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Dentro de la colección Electricidad Teórico-Prác- 
tica este cuarto volumen es, quizás, el que ha re- 
querido una elaboración más minuciosa. 


Su temática — concreta en su contenido, pero muy 
extensa en información — nos ha obligado a un tra- 
bajo de selección encaminado a incluir en estas pá- 
ginas los conocimientos capaces de cubrir los objeti- 
vos fijados de antemano: 


Que el lector tuviese una visión concreta de los 
problemas técnicos a superar en la fabricación de lo 
que, en términos generales, denominamos máquinas 
eléctricas. 


Que, conocidos estos problemas, llegase al conoci- 
miento de los principios de funcionamiento de dichas 
máquinas. 


Que, después del estudio de estas lecciones, estu- 
viese en condiciones de descernir entre las ventajas 
e inconvenientes de los distintos tipos de una misma 
familia de máquinas para escoger la más conveniente 
para una función específica. 


Que, conocido el sistema eléctrico y la estruc- 
tura mecánica de las máquinas eléctricas básicas, 
fuese capaz de prever y evitar sus posibles fallos o 
de orientar su reparación por el camino debido, 


No era cosa fácil conseguir estos objetivos. Cree- 
mos haber encontrado el sistema que, es muy posi- 
ble, haya hecho de esta obra un libro con acusada 
originalidad tanto en el contenido como en la forma, 
originalidad que hará pensar a muchos en un des- 
precio por lo que siempre se ha tenido por ortodoxo 
al enfocar estos temas. 


Hemos procurado que esta obra resulte de interés 
para un amplio sector de población, entendiendo por 
tal a cuantos puedan sentirse atraídos por la temá- 
tica del libro. Incluso hemos pensado en quienes 
tienen en su habilidad manual una fuente de recur- 
sos laborales o que, simplemente, encuentran en el 
campo de la actividad manual, un pasatiempo ins- 
tructivo para sí y para los suyos. He ahí la justi- 
ficación de las prácticas que acompañan y comple- 
mentan las densas páginas de este libro. 
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Dentro de la colección Electricidad Teórico-Práctica este 
cuarto volamen es, quizás, el que ha requerido una elaboración 
más minuciosa, 

su temática — concreta en su contenido, pero muy exten- 
sa en información — nos ha obligado a un trabajo de selección 
encaminado a incluir en estas páginas los conocimientos ca- 
paces de cubrir los objetivos fijados de antemano : 

Que el lector tuviese una visión concreta de los problemas 
técnicos a superar en la fabricación de lo que, en términos ge- 
nerales, denominamos máquinas eléctricas, 

Que, conocidos estos problemas, llegase al conocimiento de 
los principios de funcionamiento de dichas máquinas. 

Que, después del estudio de estas lecciones, estuviese en 
condiciones de discernir entre las ventajas e inconvenientes 
de los distintos tipos de una misma familia de máquinas para 
escoger la más conveniente para una función específica. 

Que, conocido el sistema eléctrico y la estructura mecánica 
de las máquinas eléctricas básicas, fuese capaz de prever y 
evitar sus posibles fallos o de orientar su reparación por el 
camino debido. 

No era cosa fácil conseguir estos objetivos. Creemos haber 
encontrado el sistema que, es muy posible, haya hecho de esta 
obra un libro con acusada originalidad tanto en el contenido 
como en la forma, originalidad que hará pensar a muchos en 
un desprecio por lo que siempre se ha tenido por ortodoxo al 
enfocar estos temas, 

Este Tratado aspira a la formación técnica del electricista ; 
formación de tipo universal y no mera formación de especiali- 
zación. Lo hemos repetido muchas veces: deseamos alcanzar 
una formación suficiente, capaz de situar al lector por el ca- 
mino de una especialización integral sobre tal o cual rama de 
la electricidad. 

En este sentido hemos orientado este volumen sobre máqui- 
nas eléctricas : atacando a fondo las cuestiones de índole ge- 
neral y añadiendo un extenso programa de información par- 
ticular capaz de formar un criterio, de crear en el lector la 
conciencia de que está en posesión de una amplia gama de co- 
nocimientos teóricoprácticos que sólo necesitarán la circuns- 
tancia propicia (un adecuado ambiente profesional, por ejem- 
plo) para cristalizar en hechos, en intervenciones directas, en 
éxitos. 


Con esta idea por delante, resulta comprensible que el es- 
tudio de los generadores de corriente tenga un cariz más teó- 
rico en las lecciones dedicadas a las dínamos y mucho más 
descriptivo cuando se trata de estudiar los alternadores. El 
estudio de la dínamo encierra una serie de conceptos genera- 
les que forman el punto de apoyo para cuestiones de índole 
más particular que se repiten en todo tipo de máquinas. 

Hemos procurado que esta obra resulte de interés para un 
amplio sector de población, entendiendo por tal a cuantos 
puedan sentirse atraídos por la temática del libro. Incluso 
hemos pensado en quienes tienen en su habilidad manual una 
fuente de recursos laborales o que, simplemente, encuentran 
en el campo de la actividad manual, un pasatiempo instructi- 
vo para sí y para los suyos. He ahí la justificación de las 
prácticas que acompañan y complementan las densas páginas 
de este libro. 

La electricidad mueve al mundo a través de los millones de 
ejes que están en continua rotación impulsados por los fenó- 
menos electromagnéticos. Saber cómo y por qué giran estos 
ejes representa entrar en un campo tecnológico de capital im- 
portancia en el mundo moderno. 

Ayudarle a entrar en él por la puerta grande, más conse- 
guir que pueda moverse en su interior con comodidad, es lo 
que esperamos conseguir con nuestro trabajo. Éste, sin duda, 
puede tener sus defectos ; pero tiene, lo aseguramos, la gran 
virtud del entusiasmo puesto en él por todo el equipo (téc- 
nicos, redactores y dibujantes) que han laborado para ofre- 
cerle a usted, lector amigo, estas páginas impresas. 


Lección 16. - página 1 





ANN ET TES 


AAN E ALIS 


EUA 


ELECTROTECNIA. — Campos magnéticos alternos. Bobinas con núcleo de hierro. 
Símbolos para bobinas de reacción. Estudio de las bobinas de reacción. El pén- 
dulo de Waltenhof. Cálculo de las pérdidas por corrientes de Foucault. Volumen 
efectivo y sección útil. Utilidad de las corrientes parásitas. Material y datos téc- 
nicos para chapas de núcleos de bobinas. Pérdidas totales en el hierro. Coeficien- 
te específico. Diagramas de las bobinas de reacción. Valor de la f.e.m. inducida 
de los transformadores. Transformadores estáticos de tensión. Forma de los 
transformadores monofásicos. Disposición de los devanados. Estudio del funcio- 
namiento del transformador monofásico. Transformadores trifásicos. Conexión de 
los devanados. Transformación de fases. Transformadores especiales. Autotrans- 
formadores. Elementos constructivos. Prácticas. — Cálculo y construcción de 
pequeños transformadores. Los ábacos. Cálculo de la sección del núcleo, Abaco I. 
Chapas para transformadores. Abaco II. Espiras por voltio. Abaco III. Diámetro 
del hilo. Construcción de un transformador. Introducción del núcleo. 


ELECTROTECNIA. — Máquinas eléctricas. Las ideas fundamentales. Generadores de 
c.c. La dínamo. De la espira en movimiento a la dínamo. Introductor e inducido. 
El colector. Inductores e inducidos. El campo inductor. Dínamo serie. Dínamo 
derivación. Dínamo compoud. El circuito magnético de la dínamo. El inducido. 
Devanados de un solo conductor por ranura. Esquemas representativos. Condicio- 
ves que debe cumplir un devanado. Tipos de arrollamiento. Situación de las es- 
cobillas. Arrollamientos ondulados. Arrollamientos serie-paralelo. Devanados Ar- 
nold múltiples. INSTALACIONES. — Instalaciones industriales, Elementos de protec- 
ción. Tubos de acero.  Moldeado del tubo de acero. Fijación del tubo en las 
paredes. Unión de dos tubos mediante manguito. Cajas de derivación. Tubos de 
hierro emplomado. Tubos de caucho o de plástico. Colocación de los conductores 
en los tubos. 


ELECTROTECNIA. — Dínamos. Introducción. Devanados imbricados. Ejemplo 1. 
Ejemplo 2. ¿Cuál es el devanado más conveniente? Los devanados en la realidad. 
Reacción del inducido. Polos de conmutación y devanados de compensación. Chis- 
pas en el colector. El inductor. Placa de bornes. Escudo y portaescobillas. Las 
escobillas. Correcta posición de las escobillas. El colector. El inducido. Cojinetes 
o rodamientos. Reguladores de tensión e intensidad. Conexionado de los reóstatos. 
Acoplamiento de dínamos. Conexiones en serie. Conexiones en paralelo. Motores 
de corriente continua. Reversibilidad de la dínamo. Rendimiento, Par motor. Po- 
tencia de un motor. Relación entre potencia y par motor. Particularidades en los 
motores de c.c. Intensidad de arranque e intensidad de servicio. Motor con exci- 
tación independiente. Motor shunt. Motor serie. INSTALACIONES. — Propiedades y 
características de los tubos de cloruro de polivinilo. Aplicación de los tubos de 
cloruro de polivinilo. Instalación de los tubos de cloruro de polivinilo. Instrue- 
ciones para el manejo del martillo-pistola. 
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ELECTROTECNIA. — Generadores de corriente alterna. Introducción. El principio bá- 
sico del alternador. Rotor y estator. Inductor de polos salientes e inductor de po- 
los lisos. Datos constructivos para alternadores. Constitución de los estatores so- 
metidos a flujos magnéticos variables. Fijación del empilado del estator en pe- 
queños alternadores. Estatores para grandes alternadores. La carcasa. Estructu- 
ra de los rotores sometidos a flujos magnéticos constantes. Rotores de polos sa- 
lientes. Cuerpos de rotor. Piezas polares. Montaje de las piezas polares. Montaje 
de los arrollamientos. Realización de los arrollamientos. Tipos fundamentales de 
devanados para estatores. Conductores subdivididos a subdivisiones traspuestas. 
Barra Punga. Barra Roebell. Aislamiento de los arrollamientos. Aislamiento de 
los conductores unitarios. Separadores. Encintado. Aislamiento de las espiras. Ais- 
lamiento de masa. Aislamiento de las bobinas inductoras en máquinas síncronas. 
Aislamiento de las ranuras. Arrollamientos con hilo fino en ranuras semicerradas. 


Arrollamiento de barras en dos capas. Arrollamiento de los rotores de máquinas 
sincrónicas. Organos de toma de corriente. Anillos colectores. Escobillas y por- 
taescobillas. Algunos datos técnicos sobre alternadores. Velocidad sincrónica. Co- 
nexionado de los arrollamientos estatóricos. Bobinados estatóricos ; sus tipos. De- 
vanado de una sola capa. Devanado en dos capas. Tres cuestiones teóricas. PRrÁC- 
TICAS. — Instrucciones para la construcción de un alternador monofásico. Material 
necesario. Construcción del inducido. Construcción del inductor o rotor del alter- 
nador. Advertencia muy importante. 


ELECTROTECNIA. — Motores de corriente alterna. Motores de c.a. Clasificación. Teo- 
ría del campo magnético rotatorio, Campo magnético giratorio producido por dos 
corrientes defasadas go”. El motor sincrónico. Sistemas de arranque. Ventajas de 
los motores sincrónicos. Motores asincrónicos o de inducción. Efectos de la carga 
sobre los motores asincrónicos. Sistemas de arranque en los motores asíncronos. 
Arranque con resistencias en serie. Arrancador estrella-triángulo. Arranque con 
autotransformador. Arranque con resistencias en serie con el rotor. Inducido en 
jaula de ardilla. El motor asincrónico sincronizado. Motor asincrónico monofásico. 
Motor monofásico con bobina auxiliar. Motor monofásico con arranque por resis- 
tencia, Motores de corriente alterna con colector. Motor universal. Motor mo- 
nofásico de repulsión. Motor monofásico de repulsión compensada o motor Latour, 
Motores trifásicos de colector. Motor monofásico de espira en cortocircuito, Fór- 
mulas de la potencia en los motores de c.a. Breve información gráfica sobre dis- 
tintos tipos de motores. Formas constructivas normalizadas. Protecciones. Aisla- 
miento de los motores. Motores protegidos contra explosiones o antideflagrantes. 
Lo que debe saber para escoger el motor necesario. ¿Cómo escoger un motor ? 
INSTALACIONES. — Recepción de los motores eléctricos. Emplazamiento de los mo- 
tores. Conexión a la línea. Sentido de giro. Empleo de aparatos de protección. 
Empleo de aparatos de maniobra. Medidas de seguridad. Puesta en marcha y 
parada. Perturbaciones de funcionamiento, Conservación y entretenimiento. 
Prácticas. — Construcción de un pequeño motor universal. Características. Cons- 
trucción del motor, El estator. Bobinado del estator. El rotor. Bobinado del rotor. 
El colector. Los soportes. Montaje del conjunto. Las escobillas. Conexiones fina- 


les y apoyo. 
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Herramientas y operaciones del torno. Velocidad de corte. Las herramientas. La 
forma del filo. Denominación DIN. Forma y notación DIN para filos de herramien- 
tas, Herramientas de filos constante. Barrenas. Portaherramientas. Calidad de la 
herramienta. Notación DIN. Denominación de una herramienta. Fijación de la 
herramienta al torno. Situación del filo. Longitud saliente de la cuchilla. Velo- 
cidad de corte. Afilado de las herramientas. Calzado de la herramienta. Rompe- 
virutas. Acabado del filo. Herramientas de carburo metálico. Herramientas de 
acero rápido. Herramientas especiales, Recomendaciones, 


apéndice Il conocimiento de materiales 


Aislantes sólidos. El caucho, El caucho vulcanizado. El caucho sintético, La 
ebonita. Aislantes textiles. El algodón. Seda natural. La seda artificial o rayón. El 
lino. El cáñamo. El yute. Los aislamientos textiles. Aislantes de base celulósica. 
La madera. La fibra. El papel. Cartón y papel presspan. La celofana. El celu- 
loide. Etilcelulosa, Trolita. 


Las resinas naturales. Clasificación de las resinas. Ambar, Colofonia. Copal. Goma 
laca, Laca. Resinas sintéticas. Resinas de cumarona. Resinas fenólicas. Resinas 
vinílicas. Resinas de urea. Resinas poliestirénicas. Resinas metacrílicas, Barnices. 
Barnices grasos. Barnices sintéticos, Barnices mixtos. Ensayos y pruebas de los 
barnices. Aceites aislantes. Ensayo de los aceites, Productos sustitutivos de los 
acertes. 
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Colección fichas técnicas. Vichas 17 a 24 : Máquinas eléctricas, 
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CAMPOS MAGNETICOS ALTERNOS 


En la lección décima de nuestro método que- 
dó patente la importancia que tuvo para el des- 
arrollo de la electrotecnia la experiencia de Fa- 
raday sobre la inducción electromagnética. 

Al estudiar este fenómeno distinguimos entre 
la inducción dinámica (caso de una espira mó- 
vil en un campo magnético constante) y la in- 
ducción estática (espira fija en un campo mag- 
nético variable); y vimos que en ambos casos el 
resultado era el mismo: en la espira nacía una 
f.e.m. inducida. 

También señalamos la posibilidad de la pre- 
sencia de un campo magnético variable obtenido 
mediante una corriente continua, gracias a las 
sucesivas conexiones y desconexiones de la bobi- 
na. Recordemos que hablamos incluso de la apli- 
cación de este fenómeno, una de las cuales es el 
sistema de encendido de las bujías de los mo- 
tores de explosión. 

Siguiendo con nuestra visión retrospectiva, in- 
teresa recordar que en la misma lección 10 es- 
bozábamos el principio del transformador me- 
diante corrientes alternas que creaban campos 
magnéticos variables; de acuerdo con la fórmula 
vista en la lección 8 al estudiar la intensidad del 
campo magnético (H) llegaremos a la conclusión 
de que, siendo: 


mi 


cuando el valor de 1 (intensidad) varíe según una 
curva senoidal (se trataría de la intensidad de 
una corriente alterna senoidal) los distintos va- 
lores de H (intensidad del campo magnético) va- 
riarár también de acuerdo con una senoide. 

Y, por analogía, podemos decir lo mismo de 
la inducción: 

mi 
B = LL Ke 1256 NES 


BOBINAS CON NUCLEO DE HIERRO 


Estas bobinas se llaman también bobines de 
choque, reactancias (éste es el nombre más usa- 
do) o bobinas de reacción. 

Sus aplicaciones son múltiples, si bien su cam- 
po de acción pertenece más al dominio de la ra- 
diotecnia que al de la electricidad en el sentido 
tradicional de la palabra. 

Sin embargo, en electrotecnia podemos seña- 


Qs, 


Resulta, pues, que una corriente alterna senoi- 
dal puede crear campos magnéticos, senoidales 
también, que nos permitirán trabajar con induc- 
ciones estáticas permanentes gracias al concurso 
de los campos variables creados por una corrien- 
te alterna. 

Gracias a este fenómeno nacen los transfor- 
madores estáticos, formados por un núcleo de 
hierro y dos arrollamientos llamados primario 
y secundario. 

Un transformador estático puede esquemati- 
zarse según el gráfico adjunto. Observe que si en 
él suprimimos un arrollamiento (el secundario, 
por ejemplo) estaremos en presencia de una bo- 
bina con núcleo de hierro. 
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PRIMARIO SECUNDARIO 


El tema fundamental de esta lección es el es- 
tudio de los transformadores; pero, para llegar 
a ellos a través de su antesala lógica, deberemos 
empezar por el estudio de las bobinas con núcleo 
de hierro, de características propias debidas pre- 
cisamente a la existencia del núcleo en cuestión. 


lar dos aplicaciones particularmente interesantes 
de las reactancias. 


a) PARA PROVOCAR UNA CAÍDA DE TENSIÓN 


Las reactancias actúan como reductoras de 
tensión cuando debe conectarse a la red un recep- 
tor que sólo admite una tensión de valor inferior 
al que proporciona. 


BOBINA DE REACCION 
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Las bobinas de reacción pueden emplearse para 
provocar una caida de tensión. 





Al fundirse una de las lámparas se interrumpe el 
circuito; se apagan todas. 


b) CoMO PUENTE EN LA CONEXIÓN DE RECEPTORES EN 
SERIE 


Usted sabe perfectamente que al fundirse uno 
cualquiera de una serie de receptores conectados 
en serie (lámparas, por ejemplo) se interrumpe 
el circuito, apagándose toda la serie. 

Para subsanar este inconveniente se conecta 
en paralelo con cada elemento de la serie una bo- 
bina de reacción. 

En caso de fundirse un elemento, los demás 
siguen funcionando gracias a que la corriente les 
llega a través de la reactancia. 

En el primer caso, el empleo de una reactan- 
cia se justifica porque la reducción de la tensión 
resulta mucho más económica que empleando una 


resistencia óhmica; ya veremos eso. ' od 
| . . A Con una reactancia en paralelo con cada lampara 
En el segundo caso, las bobinas tienen la ven nose inféremaapo él cleculta » pesar de la fusión 


taja de consumir muy poca energía. de una de ellas. 





SIMBOLOS PARA BOBINAS DE REACCIO N 


Ha visto ya el símbolo que hemos empleado Sin embargo, es bastante usual verlas repre- 
para la representación de este tipo de bobinas en sentadas por medio de otros dos símbolos. 
esquemas técnicos. Lo repetimos a mayor tamaño Le recomendamos la primera representación, 
para eliminar toda posible duda. por ser la que ofrece un grafismo más simple. 


A A AAA AAA 
A 





Tres maneras de simbolizar una bobina con núcleo de hierro. De las tres, la primera 
es la más práctica. 
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ESTUDIO DE LAS BOBINAS DE REACCION 


Pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes de Foucault 


Cuando se conecta una bobina de reacción a 
una red de corriente alterna comprobamos, al 
cabo de un tiempo más o menos largo, que su 
núcleo se ha calentado. 

Este caldeo del núcleo quiere decir que par- 
te de la energíd aplicada a la bobina se ha per- 
dido en forma de calor; una de tantas transfor- 
maciones. Y estas pérdidas de energía deben to- 
marse en consideración. 

¿Por qué razón se pierde energía? 

No hay una razón única, sino dos, que res- 
ponden a conceptos distintos: 


a) Pérdidas por histéresis. 


b) Pérdidas por corrientes parásitas o pérdidas 
por corrientes de Foucault. 


Estas pérdidas reciben el nombre general de 
pérdidas en el hierro para diferenciarlas de 
las pérdidas en el cobre, debidas a efecto Joule, 
que vienen dadas por la expresión Wa: = R x IP”, 
siendo R la resistencia de la bobina. 

Es perfectamente lógico que se le ocurra pen- 
sar que, al calentarse el hilo de la bobina por 
efecto Joule, el calor pasará al hierro del núcleo, 
el cual experimentará también un cierto calen- 
tamiento, Si le ha venido este pensamiento, ¡cui- 
dado! 

Debe quedar bien claro que aquí no tienen 
nada que ver lo que son pérdidas en el cobre con 
lo que son pérdidas en el hierro. El núcleo se 
calienta debido a fenómenos nacidos de su mis- 
ma naturaleza. Digamos, en lenguaje llano, que 
el hierro se calienta por sí solo. Veamos cómo: 


a) For HISTÉRESIS. 


Cuando en nuestra séptima lección hablába- 
mos del fenómeno de la histéresis magnética, aca- 
bamos diciendo: «Durante el proceso de histére- 
sis Observamos que la varilla sometida al campo 
magnético variable en intensidad se ha calenta- 
do, lo que representa una pérdida de energía.» 

Sabemos, en efecto, que al someter un cuerpo 
a la acción de un campo magnético los magneto- 
nes se orientan según las líneas de fuerza del 
campo. Hay un movimiento de masas que no 
puede producirse sin consumo de energía. La prác- 
tica lo demuestra, ya que imantando y desiman- 
tando sucesivamente un trozo de hierro, su tem- 
peratura aumenta; la energía consumida para mo- 
ver los magnetones se transforma en calor. 


PERDIDAS EN EL HIERRO 





PERDIDAS 
EN El COBRE 


En una bobina de reacción debemos considerar dos 
tipos de pérdidas de energía: las pérdidas en el 
hierro y las pérdidas en el cobre. 


No es fácil establecer una fórmula concreta 
para el cálculo de esta energía perdida, circuns- 
tancia que prueba el hecho de haberse presenta- 
do varias fórmulas empíricas. Las más utilizadas 
son las de Steinmetz y, sobre todo, la de Richter, 
que recomendamos por proporcionar mayor sim- 
plicidad al cálculo: 


E f B 
Wa = ——xXx — *xG 
100 10000 


Esta fórmula da buenos resultados para induc- 
ciones comprendidas entre 10.000 y 16.000 gauss. 
Para un margen que llega hasta los 20.000 gauss, 
los resultados que proporciona pueden conside- 
rarse, si no buenos, sí dentro de la categoría de 
lo aceptable. 

En esta fórmula barajamos los siguientes fac- 
tores: 


W y = Pérdidas por histéresis, en vatios. 


g =Coeficiente (ver tabla) que depende 
de la calidad y espesor de la chapa 
del núcleo 

f  = Frecuencia de la corriente, en Hz. 

B— = Inducción máxima en el núcleo, en 
gauss. 

G  = Peso del núcleo de hierro en Kg. 


TABLA DE VALORES DE £ 


ESPESOR 
NUCLEO DE LA CHAPA 


(en mm) 





E 


SS” 44 
DINAMOS 
CHAPA ALEADA 3 
PARA ALTERNADO- | 
RES Y TRANSFOR- 
HA CORRIENTES 
—— PARASITAS 








Las corrientes parásitas crean fuerzas que se opo- 
nen al movimiento de las masas metálicas. 


NUCLEO 


b) PÉRDIDAS POR CORRIENTES PARÁSITAS O DE FOU- 
CAULT 


El origen de estas pérdidas está en la apari- 
ción de una f.e.m. inducida en el núcleo, siempre 
que dicho núcleo se mueva dentro de un campo 
magnético constante o siempre que un campo 
magnético variable atraviese el núcleo en cues- 
tión. 

Y aunque esta f.e.m. de inducción es muy 
pequeña, puede proporcionar elevadas intensida- 
des: basta con que la resistencia del núcleo sea 
lo suficientemente pequeña para que, de acuerdo 
con la ley de Ohm, aumente la intensidad (1 = 


V 
=——) y se originen corrientes parásitas, deno- 
R 


minadas de Foucault, con marcada influencia. Es 
lo que ocurre en los núcleos magnéticos de dína- 
mos, alternadores, transformadores, etc., con gran- 
des secciones metálicas y, en consecuencia, con 
muy poca resistencia. 


Estas corrientes, en núcleos móviles, originan 
fuerzas que se oponen al movimiento. Este roce 
de fuerzas opuestas es lo que origina el calenta- 
miento del núcleo; en definitiva representa una 
nueva fuerza que debe vencerse al mover el núcleo. 
Es energía perdida. 

En los núcleos de transformadores, los efectos 
de estas corrientes se oponen a los que origina 
la corriente de la bobina (efectos aprovechables), 
los que deberán reforzarse para vencer esta Oposl- 
ción. Es, como puede ver, un proceso similar al 
de las corrientes inducidas. 

Quedan explicadas las pérdidas por corrientes 
de Foucault; pero así como las pérdidas por his- 
téresis son inevitables y de muy difícil reduc- 
ción (sólo pueden disminuirse utilizando chapa 
especial, que no siempre es adecuada para la cons- 
trucción de máquinas), las pérdidas debidas a las 
corrientes parásitas pueden reducirse considera- 
blemente aplicando un sencillo ardid al construir 
el núcleo. : 

Se trata de fraccionar el núcleo en pequeños 
elementos aislados entre sí. Por eso habrá obser- 
vado que los indúcidos de dínamos y alternado- 
res (núcleos que se mueven en campos magnéticos 
variables o no) y de electroimanes o transforma- 
dores (núcleos atravesados por campos magnéti- 
cos variables) se construyen formando empilados 
de chapas metálicas muy delgadas y aisladas en- 
tre si. El aislante puede ser barniz laca, papel o 
simplemente el óxido que recubre las planchas. 

Es por ello que la chapa magnética para em- 
pilados, lejos de preservarse de la humedad, se 
expende naturalmente oxidada, con herrumbre. 


El PENDULO DE WALTENHOF 


¿Por qué con núcleos fraccionados disminuyen 
las corrientes de Foucault? 

De sus efectos y disminución nos habla con 
elocuencia el péndulo de Waltenhof, que no es 
otra cosa que un péndulo cuya masa oscilante, 
de cobre, atraviesa un fuerte campo magnético 
creado por un electroimán. 

Si la masa del péndulo es de cobre macizo y lo 
hacemos oscilar, al dar corriente al electroimán 
observaremos que las oscilaciones descienden rá- 
pidamente por la acción de un freno invisible. 
El péndulo se para en poco tiempo. 

Pero sustituyamos el péndulo macizo por otro 
en forma de peine: al dar corriente al electro- 
imán, sigue las oscilaciones sin perturbación apa- 
rente, o por lo menos con la presencia de un freno 
de efectos muy escasos. 

Lo que ocurre es que las corrientes parásitas 
de Foucault quedan obligadas a repartirse entre 
masas de mucha menor sección (mayor resisten- 
cia) que no permiten grandes intensidades de co- 
rriente, máxime cuando la f.e.m. inducida en cada 
chapa del núcleo es de poco valor, como ha que- 
dado explicado al principio. 








NUCLEO MACIZO NUCLEO FRACCIONADO 


Grandes corrientes parásitas Pequeñas corrientes parásitas 





CALCULO DE LAS PERDIDAS POR CORRIENTES DE FOUCAULT 


Para calcular la magnitud de estas pérdidas 
se utiliza una fórmula que entraña pocas compli- 
caciones. Véala: 


0'001645 x e? x ff x B? x v 
10,000,000 


FE — 


En esta fórmula intervienen dos valores cons- 
tantes cuya deducción nos llevaría a considera- 
ciones que no encajan en el contenido de estas 
lecciones. Preferimos indicar su valor, sin más 
comentario. Por otra parte, son fórmulas que no 
necesitan conocerse de memoria y que sólo se 
consultan en casos de necesidad. 

La parte literal de esta fórmula representa lo 
siguiente: 


VOLUMEN EFECTIVO Y SECCION UTIL 


Seguro que no le ha pasado inadvertido el 
detalle de la denominación de volumen efectivo, 
al referirnos al núcleo, que interviene en las fór- 
mulas anteriores. 

Esta denominación hace una distinción entre 
el volumen total de un núcleo de chapas o alam- 
bres y el volumen del hierro que en él interviene, 
que es el que realmente proporciona resultados 
efectivos, 

Es decir: lo que cuenta es única y exclusiva- 
mente el volumen del hierro. 

Un núcleo formado por chapas aisladas entre 
sí tiene menor volumen de hierro que otro nú- 
cleo macizo con idénticas dimensiones totales. 

En el caso de un núcleo macizo de sección rec- 
tangular, el volumen total y efectivo vendrá da- 
do por el producto de sus tres dimensiones: 


V=axbxl 


Pero si conseguimos el mismo volumen total 
por medio de chapas cuyo espesor representamos 
por e y cuya cantidad resulta ser n, el volumen 
efectivo (volumen del hierro) será: 


V efectivo =nxaxexl 


Lo mismo sucede con los núcleos de alambre, 
cuya sección total es normalmente circular. 


W.; = Pérdidas por corrientes de Foucault, 
en vatios. 
e = Espesor de la plancha, en centímetros. 
f = Frecuencia de la corriente, en Hz. 
B = Inducción máxima en el núcleo, en 
gauss. 
v= Volumen efectivo del núcleo, en cm?. 


Cuando el núcleo no está formado por chapas, 
sino por alambres (solución que también es posi- 
ble), la fórmula que se utiliza es ésta: 


0000329 x R?* x f2 x B? x y 
10.000.000 . 


Ss 


E =” 





Los valores son los mismos que antes, excep- 
to la constante del numerador y R, que es el 
radio del alambre expresado en centímetros. 






NUCLEO MACIZO 


Volumen axb xl 







PLACA 


AISLANTE 


NUCLEO FRACCIONADO 


Volumen =e x a x númerode placas x | 


El volumen del hierro es menor en el segundo caso 
debido a los espesores aislantes. 


El volumen de un núcleo cilíndrico macizo 
viene dado por esta expresión: 


Tm Xx D* 
Y = —_—_—_——— Xl 
4 
Si el mismo volumen total debe obtenerse 
con n alambres cuyo diámetro es d, el volumen 
efectivo será: 


mx d* 
xnxl 


V efectivo = 

Este volumen efectivo —y por tanto, la sec- 
ción efectiva o útil del núcleo— es el dato que se 
tiene en consideración para ' los cálculos técni- 
cos (pérdidas, inducción, flujo, etc.). El volumen 
y la sección totales son datos puramente cons- 
tructivos. 

Para facilitar los cálculos, se admite que la 
sección útil de un núcleo de chapas es 0'9 veces 
la sección total. De ello resulta que un núcleo 
de chapa cuyas dimensiones sean 3x4 x 10 cm 
tendrá una sección total 


Ss =3X4= 12 cm* 
y una sección útil 
Su = 12 x 0'9= 10'8 cm* 
Su volumen total, sería: 
Y=S x 10:= 12:10 = 120 em” 
y su volumen efectivo, 
Ve = S, x 10 = 10' x 10 = 108 cm* 


Si lo que conocemos del núcleo es la sección 
útil, podemos considerar que su sección total es 









NUCLEO MACIZO 
TT D* 
á 


x 1 





NUCLEO DE 
ALAMBRE 


TT 2 
Volumen di — Er lxn 


El volumen del hierro es menor en el segundo caso 
1'1 veces dicha sección útil. Así, por ejemplo, su- 


poniendo un núcleo de sección útil igual a 8 cm”, 
el área de su sección total será: 


S =8x11=388 cm* 


Sección total $, = 3x4 =12 cm? 
Sección útil $, =12x0'9 =10'8 cm' 
Volumen total V, = 5,x10 =120 cm? 


Volumen ef. V,, =5,x10 =108 cm' 


UTILIDAD DE LAS CORRIENTES PARASITAS 


Hasta ahora hemos considerado las corrientes 
de Foucault como fenómeno pernicioso, puesto 
que repercute en pérdidas de energía. Pero, glo- 
sando el refrán, también aquí podemos decir que 
no hay mal que por bien no venga; y a fuerza de 
ingenio se les ha encontrado aplicaciones ven- 
tajosas, de manera que no siempre se busca su 
eliminación, sino que, para determinadas funcio- 
nes, lo que se busca son grandes corrientes pará- 
sitas. 

¿Un ejemplo...? 

Usted ha visto que en el contador de su casa 
se halla un disco de aluminio que da vueltas siem- 
pre que existe un elemento de consumo en mar- 
cha. De la velocidad de giro de este disco dedu- 
cimos la cuantía de consumo. A nadie le gusta 
observar que el disco del contador gira a gran 
velocidad; señal evidente de que la factura que 
presentará la compañía no va a ser de nuestro 
agrado. 

Este disco, sin embargo, forma parte de un 
freno que sirve para regular la marcha del con- 
tador, que sin *l adquiriría una aceleración cons- 
tante (para un consumo constante) que altera- 
ría la fidelidad de la cuenta. 

Este disco da vueltas en un campo magné- 
tico que induce en su masa las consabidas co- 
rrientes de Foucault, de acción contraria a la fuer- 
za que hace girar el disco. Las corrientes pará- 
sitas, actuando de freno, regulan la velocidad del 
contador, haciendo que sea constante para cala 
consumo. 

Este dispositivo se conoce con el nombre de 
freno de Foucault, 





CORRIENTES DE FOULCAULT 





Esquema de un freno de Foucault para contadores. 


MATERIAL Y DATOS TECNICOS PARA CHAPAS DE NUCLEOS DE BOBINAS 


Empezaremos por decir que el espesor de las 
chapas se establece de acuerdo con la frecuencia 
de la corriente. 

Para frecuencias no superiores a 50 Hz: cha- 
pas de 0'3 a 0'5 mm. 

Para frecuencias de 50 Hz a unos 1000 Hz: 
chapas de 0'03 a 0'05 mm. | 

Para altas frecuencias se utilizan núcleos for- 
mados por una mezcia de polvo metálico y mate- 
rial aislante pulverizado, moldeada a presión para 
conseguir la forma deseada. Se comprende que 
de esta forma casi se anulen por completo las 
corrientes parásitas, dado que las partes metáli- 
cas son pequeñísimas. 

El material empleado para la fabricación de 


las chapas acostumbra ser hierro aleado cor sl- 
licio, elemento que mejora sus cualidades mag- 
néticas y que disminuye las pérdidas por histére- 
sis. El silicio, empero, tiene una contraindicación : 


el hierro se vuelve quebradizo. De ahí que para 


dínamos y alternadores, cuyos núcleos están so- 
metidos a esfuerzos mecánicos, se utilice hierro 
con muy bajo tanto por ciento de silicio. 

En cambio, para transformadores, cuyo nuú- 
cleo es estático, se utiliza hierro con alto porcen- 
taje de silicio. 

Para los cálculos magnéticos con estas chapas 
utilizaremos los valores comprendidos en la si- 
guiente tabla, que viene a ampliar la que apare- 
ció en la lección octava. 





TABLA Av/cm SEGUN LA INDUCCION EN LOS CIRCUITOS MAGNETICOS 


CHAPAS DINAMOS 





B 
mi 
00] 
10.500 52 | 1615 
11.000 55 
mso | 6 
12.000 | 65 - 
12.500 74 
E 
13500 | 98 | 1100 13'4 
14.000 | 115 | 975 165 
14.500 135 860 
1500 | 165 730 255 
15500 
1500 
16.500 | 32 410 54 
43 315 68 


17.000 


SHARAS ALTERNADORES 


1455 
1 393 


S HI 
NN 


| CHARAS TRANSFORMADORES 


| 2. 
81sla|8|8 


3|8 


145 
1755 
225 
272 410 

20 
270 


un 
=D 


5 


Í 








PERDIDAS TOTALES EN EL HIERRO - COEFICIENTE ESPECIFICO 


De acuerdo con lo que llevamos estudiado, las 
pérdidas totales habidas en el núcleo de una bo- 
bina serán la suma de las pérdidas por histéresis 
y las pérdidas por corrientes de Foucault. 


We = Wy + Wy 


Esto implica un doble cálculo, lo que muchas 
veces hace más práctico y sencillo determinar 
las pérdidas totales en el hierro utilizando el 
llamado COEFICIENTE ESPECÍFICO DE PÉRDIDAS EN EL 
HIERRO. 

Los fabricantes de chapa magnética dan este 
coeficiente como dato específico del producto, el 
que deduce el usuario a partir de una curva obte- 
nida por un método llamado de Epstein. Este 
coeficiente representa las pérdidas totales en el 


12 


hierro por cada Kg de plancha y según la induc- 
ción. 

Cuando se trabaja con este coeficiente, las 
planchas se denominan por los W/Kg (vatios de 
pérdida por kilo) que corresponden a 10.000 gauss. 

Vea dos ejemplos en la página siguiente: 

Estas curvas se han obtenido por el procedi- 
miento de Epstein. Las líneas de referencias nos 
dan las pérdidas en W/Kg para B = 10.000 gauss, 
que, según acabamos de decir, es el dato que se 
toma como denominación específica de la cali- 
dad de la plancha. 

En realidad, las pérdidas indicadas por estas 
curvas deben aumentarse en un 12% debido a 
que, en condiciones normales de funcionamiento, 
las chapas no estarán a 20*, sino que su tempera- 
tura será de unos 75” C 


Pérdidas en W/Kg 


2000 
8000 - 


Pérdidas en W/Kg 


8000 
10000 
12000 
14000 








16000 


Caracteristica de pérdidas en el hie- 
rro de chapa magnética “Tran-cor” 
de 0'35 mm de espesor a 20C y 
50 Hz. 

Chapa de 1'1 W/Kg. 


S Inducción 
Z en gauss 


— 


Chapa para transformadores. Característica de pér- 
didas en el hierro para espesor 0'35 mm, 20% € 
y 50 Hz. 

A — Chapa ordinaria = 1115 W/Kg. 

B-— Chapa media = 150 W/Kg. 

C— Chapa superior =1'1 W/Kg. 


Inducción 
en gauss 





EJEMPLO 

Supongamos que el núcleo de un transforma- 
dor está formado por chapas de calidad B (ver 
el segundo gráfico) de 0'35 mm de espesor. La 
corriente aplicada es de 50 Hz. Hallar las pér- 
didas debidas a corrientes de Foucault y por his- 
téresis para B = 8.000 gauss, sabiendo que el nú- 
cleo pesa 250 Kg. 


SOLUCIÓN 

Consultando la gráfica, vemos que para una 
chapa de calidad B y 8.000 gauss de inducción co- 
rresponde un coeficiente específico de pérdidas 
en el hierro de 1 W/Kg. Es decir; por cada Kg de 
chapa habrá una pérdida de 1 W. 


Como el núcleo pesa 250 Kg, tendremos: 


Wiz = 250 x 1= 250 W 


Cuando el transformador funcione, esta pér- 
dida en el hierro se incrementará en un 12%, 


250 x 12 


W'» = 250 + = 250 + 30 = 280 W 


Este procedimiento, evidentemente, resulta muy 
práctico siempre que se conozca la calidad de la 
chapa. 





DIAGRAMAS DE LAS BOBINAS DE REACCION 


Si una bobina carece de núcleo de hierro y 
suponemos que carece de resistencia óhmica, es- 
taremos ante un circuito con inducción pura. Re- 
cordemos este diagrama. 


l 


dy 


Ve 





Ve 


V, = tensión entre bornes. 
E =f.e.m. inducida. 
I = intensidad. 


En un circuito con inducción pura la tensión entre bornes viene adelantada 40" res- 
pecto al flujo q; la f.e.m. inducida E queda atrasada 907 y la intensidad I está en tase 


con el flujo q. 


Suponiendo la bobina anterior sin resistencia 
óhmica, pero con núcleo de hierro, resulta que, 
debido a la histéresis del núcleo, la intensidad 
ya no está en fase con el flujo. En la lección 7 (re- 
cuérdelo) decíamos que aun siendo nula la inten- 


Va 





sidad del campo, que depende de I, queda un 
magnetismo remanente que prueba la existencia 
de un flujo. Luego, si para 1=0 se manifiesta 
un cierto flujo, resulta evidente que Q e Í no es- 
tán en fase. 


ga 





l= 0 


$: un cierto valor a 


Una bobina con núcleo de hierro (supuesta nula la resistencia óhmica) hace que la 


intensidad 1 quede defasada del flujo un cierto ángulo d. 
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TE 
La tension entre bornes V, será la suma geomé- 
La calida ohmica V, estará en serie con l. trica de V, y E. 


tencia óhmica, que provocará la correspondiente 
caida óhmica en fase con la intensidad. 

Sigamos con la tensión entre bornes. No es 
difícil observar que, además de las descomposi- 
ciones anteriores, aún podemos proponer una 
más: 


Observe que la intensidad 1 puede descompo- 
nerse en dos: una intensidad en fase con el flu- 
jo, que llamaremos corriente magnetizante, 1;,; 
otra en fase con la tensión entre bornes, que lla- 
maremos corriente de pérdidas en el hierro. 

Pero la bobina tendrá una determinada resis- 





La tensión entre bornes es la suma geométrica de 
la tensión activa (V,,) en fase con 1 y la tensión 
reactiva (V )) perpendicular a la primera. 


También la tensión entre bornes V, es la suma 
geométrica de V, y V,, O caida inductiva igual a 
E pero de signo contrario. 
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Al ser V, muy pequeña, el ángulo (q se acerca 
mucho a 90. 


Pero lo normal es que la resistencia óhmica 
de una bobina sea muy pequeña, por lo que la 
caída óhmica V¿ será también muy pequeña. En 
consecuencia, el diagrama anterior se nos cierra 
mucho más. Acepte la expresión. 

En estos diagramas hemos exagerado delibera- 
damente el ángulo que forman V;, y V¿. En rea- 
lidad, y sin error apreciable, podemos escribir: 


V; = E = V, (el valor E de sentido contrario) 
E = lu 


La = IE 


Podemos completar estos diagramas con el 
triángulo de potencias. 

Aparecen dos potencias, W. y W;¿, cuya suma 
aritmética es la potencia activa, que son' las po- 
tencias debidas a las pérdidas en el cobre y a las 
pérdidas en el hierro. 


VALOR DE LA F.E.M. INDUCIDA EN 


En la lección 10 vimos que la f.e.m. inducida 
en una espira que se mueve en un campo magné- 
tico tenía este valor: 


Bx1xv 
E = —_—_—————— voltios 
100.000.000 





Vea ahora el mismo diagrama, al que se han aña- 
dido las intensidades. 








W,  = Potencia aparente = V, x I 
W,. = Potencia activa =V, xIcosg 
We eP We us We: 
W.. 
Cos y = 
wW 


UNA BOBINA DE REACCION 


El valor de esta f.e.m. inducida en una bobina 
con varias espiras atravesadas por un flujo alter- 
no es: 


2rfom 


Ema = —————__— 
100.000.000 


En esta fórmula, f = frecuencia en Hz; 
b = flujo en maxwells; 
m = número de espiras. 


Por último, el valor eficaz de E vendrá dado 
por esta expresión : | 


ELECTROIMANES PARA C.A. 


Es posible construir electroimanes para co 
rriente “alterna. Sobre ellos vamos a decir algu- 
nas generalidades, sin necesidad de extendernos 
en demasía, dada la circunstancia de que todo lo 
que se refiere al cálculo de electroimanes para C.c. 
es también válido para los de c.a. 

El flujo magnético, en este tipo de electro- 
imanes, será alterno; y en consecuencia la fuerza 
de atracción será variable a lo largo de un pe- 
ríodo, lo cual produce en el aparato en funciona- 
miento un zumbido característico que puede anu- 
larse disponiendo en el núcleo una espira cerrada. 

El núcleo, como puede suponerse, estará for- 
mado por un empilado de chapa magnética para 
disminuir las corrientes parásitas. 

Para calcular un electroimán para c.a. pode- 
mos servirnos de las mismas fórmulas empleadas 
al calcular un electroimán para c.c. Lo hemos di- 
cho. 

Lo único a tener en cuenta es la necesidad de 
trabajar con valores eficaces de intensidad, flujo, 
inducción, etc. 

Otra cuestión importante, derivada del hecho 
de ser variable la fuerza de atracción, es que no 
podemos considerar como fuerza efectiva aquella 
que corresponde a los instantes de máxima co- 
rriente; sino que, en electroimanes para c.a., ten- 
dremos una fuerza de atracción media efectiva 
que será la mitad de la fuerza máxima. 

Debe advertirse, como nota curiosa y exclusi- 
va de los electroimanes para c.a., que, contraria- 
mente a lo que sucede con los de corriente con- 
tinua, el flujo magnético es independiente del 
entrehierro; de su longitud. 

Puesto que el flujo no varía a pesar de un po- 
sible aumento del entrehierro, la magnitud varia- 
ble debe ser la intensidad que provoca el flujo. 
Por este motivo, como dato de valor técnico de 
los aparatos electromagnéticos de c.a. que ac- 
túan con entrehierros variables (caso característi- 
co de un contactor y de ciertos electroimanes) se 
da a conocer el valor de una intensidad de llama- 
da y de una intensidad de servicio, muy distintas 
entre sí. La intensidad de llamada, que correspon- 
de al mayor entrehierro, es muy superior a la de 


2 - Electricidad IV 
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INTENSIDAD DE SERVICIO 


En los electroimanes para c.a. la intensidad va- 
ría proporcionalmente con el entrehierro. 


17 


servicio, pero dura sólo un instante. Mientras la 
bobina está conectada a la red, actúa la intensi- 
dad de servicio. - 

Para reducir las pérdidas en el hierro deben 
adoptarse bajas inducciones. El cálculo de di- 
chas pérdidas puede efectuarse por el procedi- 
miento que hemos prescrito para las bobinas con 
núcleo de hierro, o bien con el sistema que vere- 
mos dentro del estudio que vamos a iniciar in- 
mediatamente: los transformadores. 

Se comprende que los electroimanes para co- 
rriente alterna pueden ser polifásicos cuando asi 
lo permite la línea de suministro. 

En este caso se calculará una bobina por fa- 
se, según la tensión e intensidad de cada una de 
las fases. Luego se conectarán las bobinas en es- 
trella o en triángulo. 

Tampoco insistimos acerca de las aplicaciones 
de estos electroimanes, porque habríamos de re- 
petir todo lo dicho al estudiar los de corriente 
continua. 


TRANSFORMADORES 


Con el nombre genérico de TRANSFORMADOR 
designamos a todo aparato capaz de transformar 
una energía eléctrica en otra energía (eléctrica 
también) de características distintas. 

Esta primera definición era necesaria para de- 
jar bien sentado que la electrotecnia no conside- 
ra con el nombre de transformador sólo lo que 
todo el mundo interpreta por tal, sino todo in- 
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Electroimán trifásico. 


genio capaz de conferir nuevas características a 
una corriente eléctrica. Lo que sucede es que, 
por muchas razones, lo que no son transforma- 
dores tradicionales (valga la expresión) se cono- 
cen mejor por su denominación específica. 

Las clasificaciones aceptadas se apoyan, como 
es natural, en características mecánicas o en ca- 
racterísticas de transformación. 


CLASIFICACION DE LOS TRANSFORMADORES 


Atendiendo a sus características mecánicas po- 
demos establecer la siguiente clasificación, que 
los divide en dos grandes grupos: 

EstÁáTtICOS. Todos sus elementos están en re- 
poso. 

RoTATIVOS. Alguno de sus elementos está en 
movimiento. 

En el primer grupo encontramos los transfor- 
madores de c.a. que todos conocemos, aquellos 
que se han apropiado el nombre. En cierto sen- 
tido, podemos considerar dentro del grupo, y 
en C.c., los acumuladores, que ya hemos estudiado. 

Entre los transformadores rotativos debemos 
mencionar los llamados convertidores, encargados 
de transformar o convertir la corriente continua 
en corriente alterna o viceversa. 

De momento nos limitamos a enunciar su exis- 
tencia y a dar una representación esquemática de 
su función. Estudiaremos oportunamente estos 
aparatos (los convertidores). 
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CORRIENTE ALTERNA CORRIENTE CONTINUA 


. 





MOTOR DE C. A. GENERADOR DE C.C, 


CORRIENTE CONTINUA CORRIENTE ALTERNA 





GENERADOR DE C. A, 


MOTOR DE €C.C. 


CONVERTIDORES 


Atendiendo ahora a sus características eléctri- 
cas podemos establecer una clasificación más am- 
plia y real: 

TRANSFORMADORES DE TENSIÓN. Elevan o redu- 
cen la tensión conservando el tipo de corriente. 


C.A C.A 
300 Y , 50 Y 
pao 
C.C. 66 
30 V 2V 


TRANSFORMADORES DE FASE. Transforman corrien- 
tes monofásicas en polifásicas o corrientes polifá- 
sicas en otras también polifásicas. Pueden actuar 


a la inversa; es decir, convertir corrientes poli- 
fásicas en monofásicas. 








C. A. C.A 


monofásica trifásica 


TRANSFORMADORES DE FRECUENCIA. Proporcionan 
la posibilidad de variar la frecuencia de las co- 
rrientes alternas. 





Vamos a centrar nuestro esfuerzo en el estu- 
dio de los TRANSFORMADORES ESTÁTICOS DE C.A., em- 
pezando con los monofásicos para extendernos 
luego en los polifásicos, siempre moviéndonos en 
la subdivisión de los transformadores de tensión. 


TRANSFORMADORES ESTÁTICOS DE TENSION 


Su fundamento teórico 


La comprensión de la teoría de los transforma- 
dores estáticos de tensión para corriente alter- 
na no debe representar ninguna dificultad. Des- 
pués de lo mucho que llevamos dicho sobre los 
fenómenos debidos a la inducción electromagné- 
tica, la teoría de estos transformadores (el trans- 
formador a secas) es algo inmediato. 

En un núcleo magnético cerrado se disponen 
dos bobinas a las que llamaremos B, y B.. La bo- 
bina B, (bobina primaria) se conecta a la red de 
c.a., por cuyo motivo crea en el núcleo un flujo 
magnético variable que, a su vez, induce una co- 
rriente alterna en la bobina B, (secundaria). Esta 
corriente inducida tiene mayor o menor voltaje 
que la red y es la que podamos medir a la salida 
del transformador entre los bornes de B.. 

Es muy interesante apreciar la particularidad 
siguiente: en estos transformadores existe una 
total separación eléctrica entre el circuito induc- 
tor de la bobina B, y el circuito inducido de B.. 
La única relación entre ambos es el flujo mag- 
nético que pasa por el núcleo. Este detalle hace 
del transformador un elemento utilísimo para el 
control de corrientes de alta tensión. ¿Se imagi- 
na el enorme aislamiento que debiera llevar un 
voltímetro destinado a medir una tensión del or- 
den de los 30.000 voltios? Sin embargo, un trans- 





NUCLEO 





30000 V Su 








formador que reduzca la tensión a 30 V solucio- 
na el problema, puesto que bastará multiplicar 
por mil la lectura que proporcione un voltímetro 
normal para saber la tensión de la línea de alta. 

Si en el voltimetro leemos 30 V, sabemos que 
en la línea se encuentra la tensión nominal de 
30.000 voltios. Si la tensión baja, el voltímetro 
nos indicará, por ejemplo, 27 V. En este caso, la 
tensión en la línea será de 27 x 1000 = 27.000 V. 

Ya en la primera lección sobre corriente al- 
terna vimos que la gran difusión de este tipo de 
corriente se debía a esta extraordinaria facilidad 
para los cambios de tensión. 

Estos transformadores se construyen para toda 
potencia y cualquier tensión, sin más limitación 
que la que impone el problema del transporte, 
factor decisivo en el proyecto y fabricación de 
grandes transformadores. 






ALTA 
TENSION 


RIMARIO 


. 





NUCLEO 


Elementos fundamentales del transformador está- 
tico de tensión.” 
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Pueden alcanzarse potencias de hasta 20.000 
KVA y tensiones de 380 KV y más. 

En todo transformador monofásico podemos 
distinguir tres elementos: el núcleo, el primario 
(bobina B,) y el secundario (bobina B,). 

NúcLEO. Está formado por chapa magnética 
empilada entre sí, que constituye el medio para 
la formación del flujo alterno. 

DEVANADO PRIMARIO. Es la bobina conectada a 
la red que recibe la energía a transformar. Puede 
ser de alta tensión si el transformador es reduc- 
tor y de baja tensión cuando es elevador. 

DEVANADO SECUNDARIO. Es la bobina (o bobinas? 
que transmite la energía recibida del primario a! 
circuito de consumo. 

SÍMBOLOS PARA TRANSFORMADORES. Para represen- 
tar los transformadores en los esquemas técnicos 
pueden utilizarse estos símbolos: 





Los dos de la derecha son los más utilizados. 


El problema del transporte 
de grandes transformadores 
representa un límite a las 
posibilidades constructivas. 


FORMA DE LOS TRANSFORMADORES MONOFASICOS 


No nos referimos a la forma aparente externa 
que puedan adoptar, sino a la forma debida a 
unas determinadas características técnicas. 

Los transformadores monofásicos (entra una 


PRIMARIO 





SECUNDARIO 


La disposición de los devanados en estos trans- 
formadores puede ser una de las que representa- 
mos en el gráfico siguiente: 


DISPOSICION DE LOS DEVANADOS 


EA 


SS 





PRIMARIO 


SECUNDARIO 





PRIMARIO 


SECUNDARIO 


sola fase y sale una sola fase) pueden presentar- 
se en una de estas dos formas básicas: ACORAZADOS 
O DE.COLUMNAS. Los representamos en forma es- 
quemática: 


PRIMARIO 





SECUNDARIO 


DE COLUMNAS 





PRIMARIO 


SECUNDARIO 


PRIMARIO 


Ñ 


SECUNDARIO 


DEVANADOS ALTERNOS 
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En los transformadores de columna el deva- 
nado de baja tensión se coloca siempre en el in- 
terior; el de alta tensión, en el exterior. 

La sección del núcleo puede ser, fundamental- 
mente, cuadrada, rectangular o escalonada, con o 
sin ventilación. 





Para grandes transformadores se utilizan nú- 
cleos de sección escalonada, que permiten arro- 
llamientos circulares con mayor aprovechamiento 
de espacio y menor diámetro de bobina a igual- 
dad de sección. Esto se traduce en una reducción 
en el gasto de hilo de cobre. 


CON VENTILACION 


COMPACTA 
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CUADRADA RECTANGULAR 
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ESCALONADA 


ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR MONOFASICO 


Distinguiremos entre funcionamiento en vacío 
y funcionamiento en carga. 


I. FUNCIONAMIENTO EN VACÍO 

Decimos que un transformador trabaja en va- 
cío cuando el primario está conectado a la red 
y el secundario permanece sin carga; o sea, con 
el circuito abierto. 

Se demuestra que en todo transformador mo- 
nofásico en vacío se cumple la siguiente relación: 


V mp 








Veo ma 


Esta es la relación principal de los transfor- 


madores; la llamada RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. 


En la expresión es: 


V =Htensión entre los bornes del pri- 
mario; 

Vspy = tensión entre los bornes del se- 
cundario; 


mp = número de espiras del primario; 


m, = número de espiras del secundario. 


Suponga que un transformador tiene un pri- 
mario de 500 espiras conectado a una red alter- 
na de 220 V. Si el secundario es de 10 espiras, 
¿cuál será la tensión entre sus bornes? 

De acuerdo con la relación de transformación, 
tendremos: 
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RED bo 





EN EL PRIMARIO 


Transformador funcionando en vacio. 














V m» 220 500 
Veo Mm" Veo 10” 
220 x 10 6 
AO 
Otro caso: 


El primario de un transformador tiene 1000 
espiras y esta conectado a una red de alterna de 
125 V. ¿Cuántas espiras deberá tener el secunda- 
rio para obtener entre sus bornes una tensión 
de 25 voltios? 


En este problema la incógnita es ma. 


V mp Vso X Mp 
—— == MS == —————= 
Vso ma V 
25 x 1000 ] 
= ——————- = 200 espiras 
125 


Hemos empezado diciendo que se demostraba 
que en los transformadores existía la relación de 
transformación, demostración que no tiene nada 
de extraordinario y que a título informativo aña- 
dimos a estas líneas. 


Al conectar el primario de un transformador a la 
red, si este transformador trabaja en vacío, la corriente 
que circule por la bobina del primario (la llamaremos 
1,) será muy pequeña, puesto que sólo debe crear el 
flujo P, y compensar las pérdidas en el hierro, insignifi- 
cantes dada la forma y dimensiones del núcleo, previa- 
mente estudiadas. 

Al ser 1, un valor muy pequeño, también las caidas 
óhmica e inductiva serán de escaso valor. Es decir: 


v 
vi 


= valor muy pequeño 
= valor muy pequeño 


Mx E 
» Da 


En consecuencia, la tensión entre los bornes del pri- 
mario sólo debe contrarrestar la fuerza contraelectromo- 
triz autoinducida en el primario por efecto del flujo va- 
riable Q,. Llamando E,, a esta f.e.m. podemos escribir: 


Consideremos ahora la bobina del secundario. De 
acuerdo con el principio fundamental, el flujo (Q, que 
abraza las espiras del secundario crea en las mismas 
una f.e.m. inducida (la llamaremos E.,,), que al no circu- 
lar corriente por el circuito del secundario será igual 
a la tensión entre los bornes del secundario V.,.. 


Eso = Vo 


Por otra parte, sabemos que el valor de la f.e.m. in- 
ducida es: 


444 xmxfx 0 
100.000.000 


Aplicando esta fórmula al caso concreto que nos ocu- 
pa, tendremos: 


444 xmpxfx0, 


Eo => V = 
100.000.000 
Y también, 
444 x ms xf x Q, 
Eso = Vso = 


100.000.000 


Si dividimos miembro a miembro las dos últimas ex- 
presiones, tendremos: 


4144 x mp xf x Dd, 


V 100.000.000 mp 














Yoo - 444 x ms xf x 0, ms 
100.000.000 
V mp 
Veo ms 


Sale la relación de transformación, como nos propo- 
níamos demostrar. 


Il. FUNCIONAMIENTO CON CARGA 


Si conectamos un consumidor de energía a los 
bornes del secundario, diremos que el transfor- 
mador trabaja con carga. 

Para concretar, podemos suponer que se trata 
de una carga inductiva, en cuyo caso el anterior 
esquema quedará modificado de acuerdo con lo 
que se expresa en nuestro próximo dibujo. 

En estas condiciones es evidente que por el 
circuito secundario pasará una corriente Í,, cuya 
intensidad dependerá de la magnitud de la carga. 

Esta corriente del secundario creará un flujo 
que tiende a oponerse a la acción del creado por 
el primario. Para mantener el valor inicial q del 
flujo, deberá aumentar la intensidad I, del pri- 
mario. 
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FLUJO DE DISPERSION 


FLUJO DE DISPERSION 
EN El SECUNDARIO 


EN EL PRIMARIO 


Transformador monofásico funcionando con carga. 
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Ante un aumento de la intensidad del prima- 
rio, la caída óhmica y las pérdidas en el hierro 
dejan de ser despreciables como lo eran trabajan- 
do en vacío, puesto que 1, es muy pequeña. 

De ahí que, al trabajar con carga, la f.e.m. au- 
toinducida en el primario sea algo menor y dis- 
tinta, por tanto, a la tensión de la red V. De igual 
forma, tampoco serán iguales la tensión entre los 
bornes del secundario y la f.e.m. inducida en él, 
puesto que, con carga, debemos contar con una 
caída óhmica y una caída inductiva. 

Cuando por el secundario circula una corriente 


se crea un flujo, cierto; pero no todo se cierra 


por el núcleo oponiéndose al flujo y creado por 
el primario. Una parte (muy pequeña) se cierra 
por el aire y constituye el flujo de disipación del 
secundario. 

Lo que antecede son cuestiones técnicas que 
es bueno conocer, de las cuales debe recordar que 
la intensidad 1, del primario (trabajando en va- 
cio) es despreciable; y que, con carga, se crea 
un flujo en el secundario cuya tendencia es opo- 
nerse al flujo 9 del primario. 

Este flujo secundario lo creará un cierto nú- 
mero de amperivueltas (las representaremos por 
As) igual al producto de la intensidad del secun- 
dario l, y del número de espiras: 


R, = Le dl m, 


Estos amperivueltas (el flujo que crean) debe 
compensarlas el primario mediante un incremen- 
to de su intensidad, que ya no será I,, sino I, + 
+ I', si llamamos 1, al incremento de la intensi- 
dad que requiere el primario para contrarrestar 
el efecto del flujo creado por los amperivueltas 


As del secundario. Ahora, pues, la intensidad del 
primario, será: 


IL, = 1, +1 
Esta intensidad l,' servirá para crear el núme- 
ro de amperivueltas iguales y opuestos a As y 


mantener invariable el flujo bp. Es decir: 


As = Ap 


Y como A, = I,' x mp, podemos escrbir: 
Il, x ms, = I', X m, 

Hemos repetido varias veces que Il, era muy 
pequeña y que prácticamente podíamos despre- 
ciarla, Por tanto, podemos suponer que Ip = Í;,, 
gracias a lo cual la igualdad anterior se convierte 
en la práctica en esta definitiva relación: 

L, XxX ma, = Lo X Mp 

O bien, 


I, mp 








L, ms 


Es la SEGUNDA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN, que 
nos dice que las intensidades del primario y del 
secundario son inversamente proporcionales al nú- 
mero de espiras. 

Este enunciado es tanto más cierto cuanto más 
a plena carga funcione el transformador. 


CARGA INTERMEDIA 
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Mp 
Además, como el miembro —— figura en las 
IM, 


dos relaciones de transformación, podemos igua- 
lar los segundos miembros: 











Estamos ante una triple igualdad; dos miem- 
bros iguales a un tercero, que deben ser iguales 
entre sí: 

L, V 
L, Y 








Veamos un ejemplo 


Tenemos un transformador conectado a una 
red alterna de 100 V. Tiene un primario de 100 es- 
piras y un secundario de 50 espiras conectado a 
una carga € que absorbe 10 A. Debemos calcular 
la tensión en el secundario y la intensidad en el 























primario. 
SOLUCIÓN 
mp V 
m. V, 
100 100 | 100 x 50 
EM Vs 50) Y 
50 V, 100 
1, mp 
La ms 
10 100 50 x 10 
Í 50 100 


Condensando todo lo que hasta aquí hemos 
aprendido sobre transformadores monofásicos, 
llegamos a la conclusión de que, si las potencias 
aparentes en el primario y secundario son igua- 


Primario 


TRANSFORMADORES | 
REDUCTORES 


TRANSFORMADORES Primario 


ELEVADORES 








Expresión que se convierte en ésta: 
LA Me la EY 


¡Fijese! La potencia en el secundario es igual 
a la potencia en el primario. 

Así es en teoría y así puede aceptarse en la 
práctica, dado que el rendimiento de un transfor- 
mador es muy elevado; del orden de 0'9, 

Ahora bien; la relación entre espiras e inten- 
sidades sólo se cumple a plena carga y la relación 
entre espiras y tensiones se cumple sólo en va- 
cio. En todos los casos intermedios, las fórmulas 
que hemos deducido son únicamente muy aproxi- 
madas. 


100 V 
Pu 





les, lo que ganemos en tensión se pierde en in- 
tensidad; y viceversa, claro. De aquí sale una cla- 
sificación importante que agrupa a los transfor- 
madores en dos grandes familias: 


Alta tensión, baja intensidad 


Secundario - Baja tensión, alta intensidad 


Baja tensión, alta intensidad 


Secundario -= Alta tensión, baja intensidad 
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TRANSFORMADORES TRIFASICOS 


Los transformadores que hemos estudiado son 
los de uso normal para elevar o reducir las ten- 
siones que encontramos en instalaciones domés- 
ticas. Son los que conectamos tranquilamente a 
una toma de corriente de 125 ó 220 V, por ejem- 
plo. 

Pero ya sabemos por experiencia propia que 
la corriente alterna no se contenta con soluciones 
sencillas; sino que, por su propia naturaleza, pa- 
rece que se complace en ofrecer sus ventajas siem- 
pre y cuando se esté dispuesto a vencer unas difi- 
cultades. 

Hemos estudiado las corrientes polifásicas, en- 
tre las cuales han resultado ser las trifásicas las 
que mayores ventajas ofrecen. Estas corrientes 
también requieren una transformación, bien sea 
reductora (paso de una alta tensión a la tensión 
de consumo, por ejemplo), bien sea elevadora. 

¿Cómo proceder en estos casos? Vamos a dar 
una idea general de las soluciones más corrientes, 
pero sin ánimo de profundizar en la cuestión, que 
aun siendo importante se aparta de la electrotec- 
nia que podemos considerar normal. 

Lo más característico de estos transformado- 
res son sus problemas constructivos. Creemos que 
si el lector, por circunstancias de tipo laboral, 
llega a prestar sus servicios en una empresa de- 
dicada a su construcción, llegará a ella con las 
ideas fundamentales y suficientes para ponerse al 
corriente de las particularidades específicas de es- 
tos ingenios. 

Cuando se trata de transformar corrientes tri- 
fásicas puede procederse de dos formas: 


a) Por transformadores monofásicos. 

b) Por un transformador trifásico. 

La primera solución sólo se aplica a redes de 
mucha importancia o cuando por imperativos del 
transporte no puede pensarse en construir un 
transformador único, Esta solución, aunque no 
es la más utilizada, tiene sus ventajas. Al tratar- 
se de tres unidades independientes la reposición 
por avería es relativamente fácil. 

Al conjunto de transformadores independien- 
tes se le da el nombre de banco. Ofrecemos la 
fotografía de uno y su representación esquemá- 
tica. 

La segunda solución es la más frecuente: los 
circuitos magnéticos no son independientes, sino 
que se combinan mutuamente interfiriéndose. La 
forma constructiva de estos transformadores res- 
ponde a modelos muy variados, que se adaptan 
en cada caso a las posibilidades de espacio, ubi- 
cación, transporte, etc. 
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Banco trifásico de tres transformadores monofá- 
sicos. 


PRIMARIOS 


o 
aaa 


SECUNDARIOS 








Indicaremos las disposiciones más importan- 
tes. 

1. DISPOSICIÓN EN COLUMNAS. Es la que se utili- 
za en más ocasiones. La verdad es que apenas se 
emplean otras disposiciones. 

Los transformadores trifásicos en columna pue- 
den considerarse como el resultado de la unión 
de tres núcleos a una columna común. Pero dado 
que en las corrientes trifásicas los tres flujos que- 
dan defasados 120” entre sí, en cada instante la 
suma es cero: por la columna central común ja- 


más circula ningún flujo; es inútil y puede suprl- 
mirse. Nos queda una disposición en estrella sin 
columna central, de la cual podemos suprimir las 
culatas A y obtener la disposición de columnas 
más característica. Al desaparecer las culatas A se 
produce, ciertamente, un desequilibrio magnético 
de relativa importancia, justificable por la mayor 
facilidad de construcción que ofrecen estos trans- 
formadores. 


Disposición de columnas más caracteristica. 


2. CULATAS EN TRIÁNGULO. Digamos que es la 
disposición hermana de la anterior, cuyas culatas 
estaban originariamente en estrella. Por similitud 
con las corrientes trifásicas en A, el flujo de las 
culatas de un transformador de columnas con cu- 
latas en A (0x) es igual a 


D. 
Dd = —_—— 


7 


siendo Q: el flujo de una columna. 












Supresión de la columna común. 





Transformador de columnas con culatas en triau- 
gulo. 
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3. A DOBLE COLUMNA. Se tfata de una disposi- 
ción muy poco frecuente, útil a veces por el poco 
espacio en sentido horizontal que requiere la ins- 
talación de un transformador con esta disposi- 
ción. 


Transformador trifásico dispuesto a doble columna. 


TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS ACORAZADOS. 


Existen otros tipos de transformadores trifá- 
sicos que, por analogía con los monofásicos, va- 
mos a llamar acorazados. Por medio de gráficos 
vamos a demostrar la forma del núcleo y la dis- 
posición de los devanados. 










A A, AAA A A 5 an a 
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los extremos. 


La particularidad de este transformador está en 
el devanado central; es de sentido contrario al de 


Las columnas extremas se colocan 
para poder disminuir la sección de las 
culatas, con lo que se logran trans- 
formadores de menor altura, dato muy 
a tener en cuenta a la hora del trans- 
porte, sobre todo por ferrocarril. 


CONEXION DE LOS DEVANADOS 


Hasta aquí hemos representado la forma del 
núcleo y la disposición de los devanados, consi- 
derando libres los bornes de todos ellos. Pero, por 
tratarse de la transformación de una corriente 
trifásica, deberemos disponer de un borne por 
fase, tanto a la entrada (primario) como a la sa- 
lida (secundario) del transformador. 

Esta particularidad implica la conexión de las 
bobinas entre sí, conexión que puede ser en estre- 
lla o en triángulo. 

Veamos los conexionados más característicos 
entre las bobinas de un transformador trifásico. 


I, Conexión estrella-estrella (A- A) 


Las tres bobinas del primario y las tres del 
secundario están conectadas en estrelia. 

Este conexionado se prescrihe especialmente 
para altas tensiones, debido a que la tensión total 
se reparte entre dos devanados. Cada uno sopor- 
ta la tensión de una fase y se reducen los pro- 
blemas de aislamiento. 

Al trabajar con intensidades elevadas, se pre- 
cisan conductores de gran sección que proporcio- 
nan mayor rigidez a los devanados. 

Este conexionado permite añadir un neutro 
al secundario, donde podremos disponer de dos 
tensiones (luz y fuerza, por ejemplo). 

Es fácil advertir que, con este conexionado, 
en caso de avería en uno de sus devanados el 
secundario proporciona una corriente monofá- 
sica. 


ll. Conexión triángulo-triángulo ( AM-A) * 


Las bobinas del primario, así como también 
las del secundario, están conexionadas en trián- 
gulo. 

_ Se trata de un conexionado poco usado por la 
simple razón de no admitir la toma de neutro. 


Observe también que cada devanado debe so- 


portar la tensión total, de donde se deduce que 
las intensidades serán pequeñas; se precisarán 
devanados con muchas espiras y reducida sección 
de conductor. 

Es fácil advertir en el esquema que en caso 
de avería en uno de los devanados sigue toda la 
red en servicio; lo que ocurre es que la capacidad 
del transformador queda reducida en un 50% 
aproximadamente. Pese a esta ventaja es una so- 
lución poco usada por la razón que hemos apun- 
tado al principio. 












Conexión en AJA 


Ill. Conexión estrella-triángulo (A-A) 


Cuando no es necesario el neutro en el secun- 
dario, es la solución ideal para redes de distribu- 
ción. 

Se comprende que sea la solución para el caso 
señalado, porque el primario goza de la ventaja 
de una conexión en estrella (la tensión total que- 
da repartida entre dos devanados) y porque en 
el secundario tenemos la seguridad de no dejar 
ninguna fase fuera de servicio en el caso de ave- 
riarse un devanado. 
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IV. Conexión triangulo-estrella (A-—A.) 


Estamos ante el caso contrario del anterior. 
En el primario difícilmente nos quedaremos con 
alguna fase fuera de servicio (ventaja de la co- 
nexión en triángulo) y en el secundario la tensión 
total se reparte entre dos devanados (montaje 
de la conexión en estrella). 

Se comprende —por analogía con el caso an- 
terior— que este conexionado sea ideal para trans- 
formadores de estaciones elevadoras a partir de 
los cuales deban alimentarse grandes líneas de 
transporte de energía. 


V. Conexión estrella-zigzag (.!.- Z) 


Se trata de un conexionado particularmente 
interesante cuyo funcionamiento deseamos deta- 
llar un poco. 

Si observa la representación esquemática y 
las representaciones simbólicas que adjuntamos, 
verá que lo singular de estos transformadores está 
en el hecho de que el arro!lamiento de cada fase 
del secundario se ha dividido en dos partes, cada 
una de las cuales se ha conectado en serie con 
otra de la siguiente fase. 

La conexión A-A con neutro en el secundario, 
que puede parecer la más lógica, no es recomen- 
dable. Con ella se hace el transporte con tres con- 
ductores y la distribución con cuatro: tres fases 
y neutro. Se puede disponer de luz y fuerza, como 
se representa en el gráfico adjunto. 

Con esta instalación sucede que si en un mo- 
mento dado una de las fases queda muy sobrecar- 
gada respecto a las demás, lo cual simbolizamos 
en la figura, al no haber neutro en el primario el 
aumento de intensidad repercute en las otras dos 
fases, produciéndose un desequilibrio nocivo que 
puede ser grave cuando la transformación se hace 
por medio de un banco de tres transformadores 
monofásicos. 


TRANSPORTE 





Esquema del transporte y distribución de energía 
con un transformador en estrella. 
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Simbolo que suele ulilizarse 
para un transformador tri- 
fásico conexionado en estre- 
lla-zigzag- 





DISTRIBUCION 





Cuando una fase está sobrecargada, el 
desequilibrio entre las intensidades re- 
percute en el primario sin neutro. 


Vea la próxima figura y suponga que el trans- 
formador 1 trabaja muy cargado. Este exceso de 
carga repercute en los otros dos, cuyos secunda- 
rios tienen una carga muy débil en comparación 
con la que lleva el transformador 1. Resulta de 
ello que la corriente primaria es excesiva por no 
encontrar compensación en el secundario. El ex- 
ceso de corriente primaria se convierte en mag- 
netizante y ocasiona grandes pérdidas. 

Para subsanar este inconveniente se recurre a 
la conexión del secundario en zigzag. La sobre- 
carga de una fase del secundario repercute en el 
secundario de la otra. El exceso de carga en el 
primario se compensa por lo menos en dos fases. 

Otra solución destinada a solventar el incon- 
veniente que estamos comentando es la conexión 
con devanado terciario. Entre el primario y el se- 
cundario se intercala un tercer devanado cerrado 
en triángulo. 











Este tercer devanado se utiliza algunas veces 
en centrales o estaciones transformadoras para 
alimentar circuitos auxiliares de control o medi- 
das, servicios de seguridad, socorro, etc. 


Simbolo y representación esquemática de un trans- 
formador trifásico con devanado terciario, 
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TRANSFORMACION DE FASES 


Todo lo que nos precede sobre transformado- 
res hace referencia al problema de la transforma- 
ción de tensiones. Hemos concretado la teoría 
fundamental del transformador al caso más cono- 
cido: los transformadores de tensión. 

Pero este caso no es único. Existen otros ti- 
pos de transformación que interesan al técnico; 
entre ellos debe contarse la transformación de 
fases. 

En distintas instalaciones eléctricas interesa 
convertir una corriente trifásica en otra monofá- 
sica, O viceversa. Así, veremos que la soldadura 
eléctrica requiere corrientes monofásicas; o que 
para transformar una corriente alterna en conti- 
nua es necesaria una previa conversión en corrien- 
te monofásica de la c.a. a transformar en con- 
tinua. 

Es posible solucionar múltiples casos, como, 
por ejemplo, la transformación trifásica-monofá- 
sica y viceversa, trifásica-bifásica, trifásica-hexafá- 
sica, etc. De estas transformaciones estudiaremos 
tan sólo las que ofrecen un interés práctico. 


TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA-MONOFÁSICA 


Puede parecer que este tipo de transformación 
es innecesario, o por lo menos lo que en ella pue- 
dan ser dispositivos especiales, puesto que co- 
nectando un receptor monofásico entre dos fases 
o entre fase y neutro de una red trifásica habre- 
mos solucionado el problema. 





Z 3 5o0 





Conectando un receptor monofásico entre dos fases 
o entre fase y neutro de una red trifásica solucio- 
namos el problema de la transformación de fases. 


Pero tal solución solo es admisible para peque- 
ñas potencias que prodúzcan poco desequilibrio 
en la red trifásica. Un receptor de gran potencia 
producirá un desequilibrio excesivo, capaz de al- 
terar el servicio, comparable al que produciría en 
una polea de"un motor un peso que la desequili- 
brase. 
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Para conseguir desequilibrios entre fases de 
un valor aceptable, se han ideado varios sistemas 
de devanados que reducen dicho desequilibrio a 
una proporción del orden de 1 es a 2. Es decir: 
de una fase del sistema trifásico se absorbe doble 
intensidad que de las otras dos. 

Los dos sistemas más empleados son el UL- 
BRICHT y el SISTEMA A CUATRO DEVANADOS. 

El sistema Ulbricht conecta el primario en es- 
trella y el secundario en A. La disposición de 
los devanados puede verse en la figura, donde se 
muestra la representación simbólica y esquemáti- 
ca de estos transformadores. 





B 


Con este sistema, la rase que lleva doble car- 
ga es la fase R; por ella pasará doble intensidad 
y su sección (la del hilo) será también doble. 

Mediante el sistema de cuatro devanados, la 
corriente de desequilibrio circula por una fase (S) 
sin devanado y no por los devanados, lo que re- 
percute en un ahorro de hilo de cobre, cuya sec- 
ción puede ser más pequeña que en el caso an- 
terior. 











- TRANSFORMACIÓN TRI-HEXAFÁSICA 

Es un tipo de transformación de fases cuyo 
único interés estriba casi exclusivamente en su 
aplicación en la instalación de estaciones de con- 
versión de corriente alterna en continua. 


R E 


NEUTRO 





1 2 4 56 


Sistema doble estrella. 


2 34 5 6 


Sistema en anillo. 


TRANSFORMADORES ESPECIALES 


Daremos por terminada esta presentación de 
la familia de los transformadores dando a conocer 
algunos tipos que, fundamentados en el mismo 
principio teórico, tienen alguna particularidad que 
los distingue. Por ejemplo: 

TRANSFORMADORES DE MEDIDA. Como su nombre 
indica, son transformadores destinados a alimen- 
tar los aparatos de medida que se instalan en cir- 


3 - Electricidad IV 


Por medio de unos pocos gráficos damos una 
idea de los tipos de conexionados utilizados. El 
más empleado es el de doble estrella, en cuyo se- 
cundario podemos contar seis corrientes defasa- 


das a 60". 


R S 1 
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Sistema triple estrella. 


cuitos .de alta tensión o de alta intensidad. Su 
característica particular es la exactitud con que 
deben calcularse y construirse para evitar que fal- 
seen las lecturas. 

Tales transformadores (que pueden ser de ten- 
sión o de intensidad) responderán a un grado de 
exactitud normalizado en función de las caracte- 
rísticas eléctricas a que deben responder. 


TRANSFORMADORES MÚLTIPLES. Se trata de trans- 
formadores que llevan varios primarios o varios 
secundarios devanados sobre un mismo núcleo. 
De esta forma pueden alimentarse a distintas ten- 
siones y proporcionar distintas transformaciones. 

Pueden ser de devanados continuos o de de- 
vanados discontinuos (interrumpidos). 

En los primeros se derivan las tomas de diver- 
sos puntos del devanado (previamente calculados, 
claro); tienen especial aplicación en reguladores 
sin interrupción de circuito. Estos reguladores 
actúan por medio de una corredera que cierra 
el circuito entre dos tomas consecutivas del se- 
cundario. Debe disponerse una reactancia para 
absorber la intensidad de cortocircuito que se 
produce cuando la corredera cierra dos tomas 
consecutivas. 

Los transformadores múltiples de devanado in- 
terrumpido se utilizan cuando se desean varias 
redes a distinta tensión. 





Corriente de 
cortacircuito Reoctancia para absorver 
la corriente de cortocircuito 


Vea el esquema y la fotografía de un pequeño 
transformador múltiple, cuyo primario es de de- 
vanado continuo y cuyo secundario ofrece una 
doble toma a 280 V y una toma a 6'3 V. 
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Transformadores múltiples. 





AUTOTRANSFORMADORES 


Reciben este nombre unos transformadores es- 
peciales que difieren notablemente de los norma- 
les. Su característica consiste en tener un solo 
arrollamiento, del que se derivan las tomas del 
primario y del secundario. Dicho de otra forma: 
los arrollamientos primario y secundario son uno 
mismo. 





Transformador normal. 






TENSION 
PRIMARIA 


TENSION SECUNDARIA 
PROXIMA A LA PRIMARIA 


Interrupción en el devanado común. 
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SECUNDARIO 


Es evidente que estos transformadores repre- 
sentan una notable economía de hierro, cobre y 
espacio, con las consiguientes disminuciones de 
precio y pérdidas en el hierro y en el cobre, lo 
que redunda en un mayor rendimiento. 

Sin embargo, los autotransformadores presen- 
tan dos graves inconvenientes que limitan su uso. 





Autotransformador. 


El primer inconveniente se deriva del hecho 
de que el primario y el secundario están unidos 
eléctricamente por un solo devanado. En estas 
circunstancias, si por cualquier motivo la ten- 
sión del secundario alcanza un valor muy próxi- 
mo a la del primario puede producirse una in- 
terrupción del devanado común, con el consi- 
guiente peligro para las personas y las instala- 
ciones. 

Por otra parte en los autotransformadores tri- 
fásicos las conexiones del primario y del secunda- 
rio deben ser forzosamente iguales (ambas en 
triángulo, en estrella, etc.), resultando imposible 
eliminar las ventajas que vimos al estudiar estas 
conexiones. 


* SECUNDARIO 
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Los autotransformadores se aplican general- 
mente cuando las tensiones primaria y secundaria 
difieren poco; como, por ejemplo, en la interco- 
nexión de redes sensiblemente iguales. En el caso 
concreto de los conductores de alimentación de 








los vehículos de tracción eléctrica la central pro- 
porciona 20.000 V que se llevan a los autotrans- 
formadores reductores que rebajan la tensión a 
10.000 V para alimentar la línea de tracción. Am- 
bas tensiones difieren poco. 


a 
Grandes distancias | Grandes distancias a 20000 Y 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 


La estructura mecánica de los transformadores 


En el capítulo de PrÁcrTICAS encontrará la des- 
cripción de la forma que adoptan los pequeños 
transformadores. Nada hay en ellos que represen- 
te una complicación mecánica; son aparatos sen- 
cillos, 

Pero no es así para grandes transformadores 
En este caso, el problema constructivo es mu- 
cho más complejo. Su núcleo, por ejemplo, es una 
verdadera estructura metálica que puede adoptar 
formas muy distintas según el fabricante, aunque 
su sección casi nunca se aparte de los tipos clá- 
sicos: cuadrados, rectangulares, cruciformes y es- 
calonados, con o sin canales de ventilación. 

La verdad es que no pretendemos hacer un 
estudio detallado de los problemas que entraña 
la construcción de grandes transformadores. Se 
trata de una industria especializada, con sus par- 
ticularidades y secretos profesionales, que debe 
vivirse para poder decir que realmente se conoce. 

Preferimos mencionar algunos detalles de ín- 
dole general y añadir algunas ilustraciones, sufi- 
cientes para dar una idea fundamental de la com- 
plejidad de estos paratos, cuyo volumen, peso y 
potencia eléctrica representan serios problemas. 

Es fácil comprender que el bobinado de gran- 
des transformadores requiere técnicas especiales. 
Lo más usual es que la bobina perteneciente a un 
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Vista interior de un transformador trifásico de 
30.000 KW. Es suficiente esta ilustración para per- 
catarse de la complejidad de su estructura, 





Vea las columnas de un transformador trifásico. 
Para unir las chapas de los núcleos se utilizan tor- 
nillos o tirantes envueltos en un tubo aislante a 
fin de no cortocircuitar las planchas. 


núcleo se construya por secciones bobinadas 
con maquinaria especial. Estas secciones se im- 
pregnan de aislante líquido (laca, barniz, aceites. 
etcétera) y, previa una operación de secado en 
unos depósitos especiales (tanques de secado al 
vacío), se montan en el núcleo estableciendo una 
separación entre cada sección del bobinado. 

Pueden montarse sobre tubos de papel baque- 
lizado y con separadores de madera secada y acei- 
tada. 


IO NE A 





Transformador con caja de aceite con aletas de 
refrigeración y depósito para carga de aceite 
(DIESSA). 3.000 KVA. 





Este es un núcleo escalonado mostrando su sec- 
ción. En ella apreciamos una zona diametral con 
canales de ventilación. 





Bobinas planas montadas sobre tubo de papel ba- 
quelizado. Advierta la situación de los separadores 


de madera. 
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ACEITE 


Esquema representativo del transformador repre- 
sentado fotográficamente. 


Las bobinas se construyen con hilo o pletina 
de cobre barnizado, aislado con cubierta textil. 

Los grandes transformadores, y también los 
de tipo mediano, llevan sus devanados inmersos 
en un baño de aceite que cumple dos funciones: 
aislamiento y refrigeración. Esta circunstancia 
requiere rodear al transformador propiamente di- 
cho de una caja capaz de contener el aceite; caja 
que puede ser de paredes planas, onduladas, con 
tubos o con radiadores adicionales, según las ne- 
cesidades de refrigeración que exija el tipo de 
transformador y el lugar de emplazamiento. 

Estas cajas para aceite de que hemos hablado 
responden fundamentalmente a dos tipos: para 
ventilación natural y para ventilación forzada. 

Ha visto un ejemplo de los primeros; con ven- 
tilación natural facilitada por el aumento de su- 
perficie que proporcionan los alerones que cir- 
cundan la caja de aceite. Otros modelos llevan 
ventanas de refrigeración o radiadores tubulares 
que aumentan considerablemente la superficie de 
refrigeración.' 
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Transformador trifásico con radia- AP 
dores adosados (G.E.E.). Ventila- 
ción exterior auxiliar. ; 


Los transformadores con refrigeración forzada 
suelen tener lisa la caja. El sistema de ventila- 
ción es interior, en forma de canales por los. que 
se hace circular aire impulsado por uno o más 
ventiladores. 

Como es fácil comprender, el aceite para trans- 
formadores es un producto de notable importan- 
cia; se vienen ensayando otros materiales incom- 
bustibles e inexplosivos que puedan sustituirlo. 
Uno de ellos es el llamado PYRANOL; una patente 
americana. 
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Transformador de 30.000 KVYA con ventilación for- 
zada. 
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Como final, digamos que en estos transforma- 
dores intervienen muchas piezas que es difícil 
catalogar por modelos, puesto que su forma de- 
pende directamente de las necesidades especí- 
ficas derivadas de los deseos del constructor. En- 
tre estos elementos varios podemos destacar los 
aisladores o pasamuros que sirven para obtener el 
paso de los conductores que unen los bornes ex- 
teriores con el conexionado interno de las bob1- 
nas. Existen diversas formas y sistemas, según 
fábrica y tensión a soportar. 


Con unos pocos gráficos demostrativos de la 
forma de estos aisladores, consideramos que nues- 
tra misión se ha cumplido: hacer que usted, ami- 
go que nos sigue, tenga una idea fundamental de 
la estructura de los grandes transformadores. 








Algunos modelos de aisladores o pa- 
samuros que protegen el paso de los 
conductores que unen el conexionádo 
interno con la instalación exterior, 
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CALCULO Y CONSTRUCCION DE PEQUEÑOS TRANSFORMADORES 


El técnico busca la simplicidad; tiende a la 
normalización del trabajo basando sus decisiones 
en datos obtenidos con antelación y que responden 
a unas condiciones exigibles en cada problema 
concreto. 

Ahorrar tiempo es una necesidad; ahorrar 
cálculos cuando técnicamente es posible es, ade- 
más, una positiva ventaja. De ahí que los datos 
a que antes nos hemos referido sirven para con- 
feccionar tablas y ábacos de cálculo que el pro- 
fesional utiliza siempre que aquello que se pro- 
pone construir o instalar puede admitir cierta 
tolerancia. Cuando la naturaleza de los cálculos a 
efectuar se refiere a casos cuyo éxito depende de 
una extrema exactitud, no existirá otra solución 


LOS ABACOS 


Tres son las cuestiones a tomar en considera- 
ción para el cálculo práctico de pequeños trans- 
formadores: 

a) La superficie de la sección del núcleo mag- 
nético. 


CALCULO DE LA SECCION DEL NUCLEO 


Para calcular la sección del núcleo magnético 
del transformador necesitamos conocer la tensión 
y la intensidad que debe proporcionar el secunda- 
rio. Con ambos datos conoceremos la potencia en 
vatios que tendremos a la salida del transfor- 
mador, 

Con tales datos y el ábaco 1 solucionaremos 
nuestra primera incógnita. Estudiemos este ábaco: 

En su eje vertical y de abajo hacia arriba que- 
da indicado el valor de la potencia en volt-ampe- 
rios o vatios (es lo mismo, puesto que W = V x 1), 
mientras que en el eje horizontal y desde el va- 
lor 1 al valor 100 están los centímetros cuadrados 
de la sección del núcleo. 

Situadas en diagonal aparecen siete inclinadas 
que relacionan la potencia y la sección del nú- 
cleo según la frecuencia de la corriente aplica- 
da al transformador. Observe que la recta corres- 
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que enfocar el problema apoyándonos en un co- 
rrecto planteo matemático. 

Pero no es éste el caso de los pequeños trans- 
formadores de aplicación corriente. En su cálculo 
y construcción puede procederse con un suficiente 
margen de tolerancia (que no altera el rendimien- 
to) que permite aceptar por buenos los resultados 
obtenidos directamente de unos ábacos estructura- 
dos exprofeso para solucionar una de las construc- 
ciones más comunes en un taller: la de pequeños 
transformadores. 

Este capítulo de PRÁCTICAS queda enteramente 
destinado a dar las normas oportunas para que el 
lector, sin necesidad de operaciones, pueda calcu- 
lar con éxito un transformador de poca potencia. 


b) El número de espiras del primario y el nú- 
mero de espiras del secundario. 

c) El diámetro del hilo de cobre esmaltado que 
deberá emplearse para bobinar el primario y el 
secundario. 


- ABACO 1 


pondiente a los 50 ciclos por segundo se destaca 
por su mayor grueso. 

Así, por ejemplo, si deseamos que la tensión 
en el secundario de un transformador sea de 20 V, 
con una intensidad de 3 amperios, ¿qué sección 
deberemos dar al núcleo del transformador? 

Si, como es normal, la frecuencia es de 50 cf/s, 
siendo la potencia de 20 x 3 = 60 vatios, buscare- 
mos en el eje vertical del gráfico el punto que 
corresponde a una potencia de 60 W. Partiendo de 
este punto trazaremos una horizontal hasta cortar 
la diagonal de los 50 c/s. A partir de este pun- 
to de intersección bajaremos una vertical que, al 
cortar el eje horizontal indicativo de la sección 
del núcleo, nos indicará el valor deseado. 

Vea el ábaco I y comprobará que para una 
potencia de la salida del secundario de 60 W ne- 
cesitamos una sección de núcleo de 8 cm?. 


ABACO ll. Cálculo de la sección del núcleo 
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CHAPAS PARA TRANSFORMADORES 


Hemos llegado a una primera conclusión: la 
superficie de la sección del núcleo. 

Ahora bien: ¿cómo formaremos este núcleo y 
qué dimensiones tendrá (ancho y alto) para que su 
sección sea realmente de 8 cm*? 

El núcleo estará formado por un empilado de 


chapa magnética y rodeando este núcleo estarán 
las bobinas del primario y del secundario, que se 
enrollan alrededor de un carrete de cartón espe- 
cialmente construido. En este carrete se estable- 
ce o no una separación entre la bobina del pri- 
mario y la del secundario. 





Carrete con separación entre el primario y el se- 
cundario y carrete con las dos bobinas superpues- 
tas. La posición de las dos bobinas se demuestra 
mediante una sección de las mismas. 





Operación del bobinado de las espiras del prima- 
rio de un transformador. 
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La forma de las chapas responde a los distin- 
tos tipos de transformadores y sus dimensiones 
están normalizadas. 

La forma de chapa más empleada en pequeños 
transformadores es la E/l, denominación deriva- 
da de su forma, que recuerda la de las dos voca- 
les con que se denominan. Empilando chapas en E 
y chapas en I que alternan su posición se va for- 
mando el núcleo del transformador. 

Las chapas E/I pueden cortarse también en for- 
ma de F (solución más actual), en cuyo caso des- 
aparece la chapa 1 y el empilado se forma yuxta- 
poniendo chapas iguales en forma F. 

Las chapas se denominan por un número que 
expresa su longitud máxima en milímetros; la 
que, junto con sus demás medidas, queda especifi- 
cada en la norma DIN E 41-302, que se resume en 
la tabla de dimensiones que proporcionamos. 

En nuestro ejemplo hemos dicho que la sección 
del núcleo sería de 8 cm?. Si deseamos trabajar con 
una chapa E/lI (o en F) 106 (vea la tabla), tendre- 
mos una anchura de núcleo de 2'9 cm. 

Puesto que la superficie de la sección debe 
ser esta anchura multiplicada por la altura 
(S =d Xx h), para que sea S=8 cm?, la altura 
deberá ser: 


S 8 
S=dxh; h=—-= —_—_—_—= 2'8 cm 
d 2'9 
Prácticamente tendremos un núcleo cuadrado. 
Supongamos que disponemos de una chapa de 
grueso normal (4/10 de mm, por ejemplo). El 
número de chapas necesarias sería: 
Altura del núcleo = 2'8 cm = 28 mm. 
Grueso de una chapa = 0'4 mm. 
Número de chapas = 28 : 0'4 = 70 chapas. 
El núcleo estaría formado por 70 chapas E/I 
106 de 4/10 de milímetro. 


4 


JJ — 





Para evitar la formación de corrientes parásitas 
o de Foucault, los núcleos magnéticos se constru- 
yen formando un empilado de chapas de forma 
apropiada. 





Chapa en forma de F. 





Esquemas demostrativos de la formación de los empilados con chapas E/lI y con chapas F. 
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DIMENSIONES PARA CHAPAS NORMALIZADAS EN E/I DIN E 41-302 


FORMAS El 


Chapa del núcleo 


Altura chapa impar | h 5 85 |10'5 120 140 |180 | cm 
Longitud chapa fa [48 [54 [6066 | 78] 84 [92 [106 [13—[150 [170 [195 | cm 
Ancho culata e |oz7 | os [os [ro 19113 | 1% 125) 145] 175| 20 | 225| 275] cm 
| 
Altura chapa par | m | 28 | 32 [36 | 40 | 44 |52 | 56 | 615| 705| 875|100 |1175/1525| cm 
Altura ventana C 21 124 127 130 33 |39 ] 42 | 49 56 170: | €0 | 95 pizs: ] em 
Ancho núcleo d lv | rs | vs | zo | 22 | 26128 [25 | 29 |35 | 40 | 45 |55 | cm 
| 


Ancho ventana a 07 0'8 | 09 1'0 1'1 13 | 1'4 21 2'4 30 |35 | 40 425| cm 
DÉ | 0'35| 035] 035 | 035 | 0'45 | 0451 045 | 045 | 0'55 | 0'66 | 0'66 | 0'78 | 1'08 | cm 
Medidas de sujeción, | g 28 132136 |40]|44 152 | 56 | 615] 7'05] 8'75 110 1175 |15'25 | cm 


¡olas | «o las [50 l|55 [65 170 |8o0 [94 [115 (135 listo [170 | cm 


Espiras por voltio 


ABACO ll. 
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ESPIRAS POR VOLTIO - ABACO ll 


Sabemos que la reducción o aumento de tensión 
que encontremos en el secundario depende de la 
relación entre el número de espiras que tengan las 
bobinas. El problema consiste en contestar este 
interrogante: ¿Cuántas espiras bobinaremos? 

La solución se nos da en ESPIRAS POR VOLTIO, 
o sea, en el número de espiras que deberemos bo- 
binar por cada voltio de tensión en el primario 
y por cada voltio medido entre los bornes del 
secundario. La cantidad de espiras por voltio está 
en función de la inducción magnética (en gauss 
por cm?) y de la sección del núcleo. 

Vea el ábaco II. En el eje vertical izquierdo 
tenemos las secciones en cm?. En el eje vertical 
derecho (mitad superior), las espiras por voltio 
para frecuencias comprendidas entre 20 y 300 c/s. 
En el eje horizontal, las espiras por voltio se- 
gún la inducción, cuando la frecuencia es de 50 cfs. 

Sigamos con el ejemplo que nos ha servido has- 
ta ahora: se trataba de conseguir 20 V y 3A en el 
secundario (60 W), para lo cual el núcleo magné- 
tico debía ser de 8 cm. 

Según el ábaco 11 y suponiendo que, como es 
normal, trabajamos con una corriente de 50 c/s, 
serán 5'5 las espiras por voltio que deberemos 
bobinar, supuesta una inducción de 10.000 gauss. 
Siempre que no se diga lo contrario, debe traba- 


DIAMETRO DEL HILO - ABACO lll 


Sólo nos falta conocer el diámetro del hilo 
de las bobinas. Obtenemos este dato a partir de 
la intensidad en amperios que circulará por ellas 
y gracias al ábaco 111 de esta lección. 

En este ábaco aparecen dos inclinadas parale- 
las que para cada valor de la intensidad nos dan 
dos diámetros distintos. Serán aceptables los va- 
lores comprendidos entre los dos extremos. 

Asi, en nuestro ejemplo, que prevé 3 A en el 
secundario, el diámetro del hilo estaría compren- 
dido entre 0% mm y 1'5 mm. Un buen término 
medio sería hilo de 1 mm Y. 

¿Y el primario? 

Puesto que el diámetro del hilo depende de la 
intensidad, deberemos empezar por conocer el am- 
peraje que circulará por la bobina del primario. 

Recuerde que debe existir igualdad entre las 
potencias. 

Potencia en el primario = potencia en el se- 
cundario. 


Vi A Ll. = Vs X 1, 
125 x 1 = 20 x 3 


jar con inducciones comprendidas entre 10.000 y 
11.0000 gauss por cm* 

Vea cómo, en efecto, la horizontal trazada 
desde el punto correspondiente a los 8 cm* de 
sección del núcleo, corta la inclinada de los 
10.000 gauss en un punto que corresponde a la 
vertical de las 5'5 espiras por voltio. 

Si se diese el caso de que la frecuencia no 
fuese de 50 c/s, operaríamos con la mitad supe- 
rior del ábaco: desde el punto de intersección 
de los 10.000 gauss, trazaríamos una vertical hacia 
arriba que cortase la inclinada correspondiente 
a la frecuencia; y desde la nueva intersección, una 
horizontal hasta el eje vertical derecho. 

Bien; en nuestro caso, necesitamos 5'5 espiras 
por voltio, lo que, en el secundario, representarán: 

Espiras del secundario = 20 x 5'5 = 110 espi- 
ras. 

Las espiras del primario dependerán de la ten- 
sión que le apliquemos. Si la red es de 125 V ten- 
dremos: 

Espiras del primario = 125 x 5'5 = 687'5 espi- 
ras, 

Como que interesan números redondos aumen- 
taremos media espira. Será un primario de 688 és- 
piras. 


20 x 3 60 
Il = —__— = =04 A 
125 125 





De acuerdo con esta intensidad y con el ábaco 
M1, el hilo del primario debe tener un diámetro 
comprendido entre 0'3 mm y 0'5 mm. Un término 
medio siempre es el mejor: usaremos hilo de 
0'4 mm de diámetro. 

Y con esto disponemos ya de todos los datos 
que nos permiten la construcción del transforma- 
dor cuyo esquema representamos. 


| E 
| na | 





ABACO lll - Diámetro del hilo 
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Intensidad en Amperios 

PRIMARIO: 688 espiras con hilo de 0'4 mm de NúcLEO: chapa en F de 106 mm. Empilado e 
diámetro. 70 chapas de 4/10 mm. 

SECUNDARIO: 110 espiras con hilo de 1 mm de Por este sistema, el cálculo de un transforma- 
diámetro. dor de poca potencia es algo muy sencillo. 
CONSTRUCCION DE UN TRANSFORMADOR 
Características 

TENSIÓN EN EL PRIMARIO: 125 V, de fácil construcción y su reparación en caso de 

TENSIONES EN EL SECUNDARIO: 1, 2, 3,4, 5, 6..., avería no ofrece dificultades, puesto que, pese 
hasta 40 voltios, progresando de uno en uno. a la gama de tensiones secundarias que puede obte- 

POTENCIA: 30 vatios. nerse, el secundario está formado por sólo seis 

Este transformador no precisa soldaduras; es bobinados independientes. 


Núcleo magnético 


De acuerdo con la potencia prevista, necesita- 
mos una sección de núcleo de 5'5 cm?. Vea el ába- 
co 1, por favor, y compruebe este valor. 

Si ahora consultamos la tabla de chapas DIN, 
veremos que un tamaño adecuado es el de 84 mm 
de longitud. El núcleo tiene una anchura d == 
= 2'8 cm = 28 mm. De ahí deducimos que la al- 
tura del núcleo debe ser: 


, 


Altura núcleo = E =1'9= 2 cm 


Adoptando chapa de 0'4 mm de grueso, preci- 
saremos: 


20 
N.* de chapas de 4/10 = a = 50 chapas 


El carrete para las bobinas 


El primario y el secundario pueden bobinarse 


superpuestos, solución adoptada por casi todos 


los fabricantes de pequeños transformadores. Pero 
también pueden bobinarse uno al lado del otro, 
solución que nosotros adoptaremos por considerar 
que acarrea menos problemas de orden práctico. 

De tal solución resulta que nuestro carrete de- 
berá tener una separación intermedia para formar 
dos divisiones; la del primario y la del secun- 
dario. 

Las medidas del carrete, como es lógico, vienen 
determinadas por las dimensiones del núcleo. Y 
puesto que en nuestro transformador hemos pre- 
visto un núcleo de 2'8 x 2 cm, el carrete deberá 
construirse siguiendo las plantillas que proporcio- 
namos. 





En cartón de 1 mm de grueso corte tres piezas 
como ésta. En una de ellas practique los taladros 
ab 0 d:e y £ 
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8'4 


Chapa DIN de 1 = 84 mm. Con 50 chapas de 0'4 mm 
de grueso formaremos el empjlado del núcleo. 





Con las cuatro piezas cortadas monte el carrete 
según expresa este dibujo, dejando mayor espacio 
para el secundario. Mantenga aproximadamente la 
separación que le indicamos. 


A B C 





Corte un rectángulo de cartón (0'5 mm de grueso) 
cuyas dimensiones sean 10 x 42 cm. Seña. 2 los 
dobleces A, B y C. 


Las bobinas 


El primario estará formado por una bobina de 
1.000 espiras de hilo de 0'25 mm de diámetro (unos 
60 gr aproximadamente). 

Practique en el carrete un agujero de entrada 
para el primario y, haciendo pasar por él el cabo 
del hilo, proceda a bobinar las mil espiras, siem- 
pre en el mismo sentido y procurando que entre 





o 


Forma de obtener los bobinados con una sencilla 
máquina de manubrio. 


PRIMERA BOBINA DEL SECUNDARIO 


Entre sus bornes mediremos una tensión de 
20 V. Para ello haremos salir el cabo de entrada del 
hilo por el agujero f del carrete y bobinaremos 
160 espiras, en un mismo sentido y con un cuidado 
especial para que queden muy juntas y sin su- 
perponerse de forma irregular; debe formar pisos 
perfectos. Cuando alcance las 160 espiras, corte 
el hilo y hágalo pasar por el taladro e. Haga una 
señal a este cabo de salida; interesa identificarlo 
con facilidad. Puede ser una mancha, un trozo de 
cinta aislante, un doblez del hilo, etc. 


SEGUNDA BOBINA 


La tensión entre sus bornes será de 10 V, Esta- 
rá formada por 80 espiras. Pasará el cabo de entra- 
da por el mismo agujero e, bobinará las 80 es- 
piras (en el mismo sentido que el bobinado ante- 
rior), y hará salir el final por el taladro d. No ol- 
vide que debe marcar este nuevo cabo de salida. 


IMPORTANTE. Entre cada dos capas de es- 
piras conviene intercalar una hoja de papel acei- 
tado para evitar posibles cortocircuitos. 


4 - Electricidad IV 





ellas no queden separaciones innecesarias, que si 
bien no influirían en el funcionamiento del trans- 
formador harían necesario mayor espacio para 
ubicar el hilo. 

Para el secundario utilizaremos hilo de 0'5 a 
0'7 mm de diámetro. Digamos, para concretar, que 
trabajaremos con hilo de 6/10 de mm. 


Primario=1000 espiras 
hilo de /) =0'25 m¡m. 





Señal para distinguir 
el cabo de salida 


Primera bobina del 
secundario: 

160 espiras con 

hilo de  = 0'6 mim. 


Segunda bobina 
del secundario 
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Falta completar el secundario con una bobina cánica a seguir es siempre la misma; la entrada de 
ce 40 espiras (5 voltios de tensión entre bornes), una bobina pasa por el mismo taladro que la sa- 





dos de 16 espiras (2 voltios entre bornes) y una lida anterior. Todo eso queda indicado en la re- 
| de 8 espiras (1 voltio entre bornes) La me- presentación esquemática del transformador. 
| ” 
Hilo de 0'25 mim (7 Hilo de 0'6 mim (5 


B espiras 
P | e 
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Esquema del transformador y aspecto del carrete una vez 
bobinado. El hilo se ha cubierto con papel engomado o con 
cinta aislante. 


INTRODUCCION DEL NUCLEO 


Empecemos por una advertencia: no se corte 
con la chapa. ¡Cuidado con sus manos! 


Se trata de introducir la chapa magnética en 
el interior del carrete. Para ello, introduzca de 


La chapa magnética siempre lleva una capa de tres en tres las chapas en E, alternando su posi- 
herrumbre nada recomendable para las heridas. ción. Llene con chapas en I los espacios vacíos 
Si es posible póngase unos guantes viejos, con lo que tendrá en ambos lados del carrete; tres en 
que evitará ciertos riesgos. cada espacio, como se comprende. 








3 CHAPAS 1 


3 CHAPAS 1 


3 CHAPAS 1 





Introduzca las chapas E de tres en tres alternando Los espacios entre chapas E deben rellenarse con 
su posición. chapas L 


PLETINA 








VISTA LATERAL 


Una vez introducidas las chapas se fijan fuertemente con espárragos roscados que se intro- 
ducen por los taladros. Estos mismos espárragos sujetan la tapa del transformador (si 
se desea ponerla) y un par de pletinas que evitan vibraciones de las chapas más ex- 


teriores, 


Observe ahora cómo le quedan distribuidas .as 
tensiones a las salidas del secundario, donde tie- 
ne siete puntos que pueden conectarse a un siste- 
ma de toma de corriente; una hembrilla. 

Hemos dicho al principio que con este trans- 
formador podíamos obtener en el secundario ten- 


En cada uno de los extremos de las bobinas del 
secundario tendremos un borne, que para mayor 
comodidad podemos hacer que sea una hembrilla, 





—WVW=5VY — vV=10V Y=20V 


siones correlativas desde 1 V a 40 V. Veamos en 
qué condiciones obtendremos cada una de estas 
tensiones. Para conseguir toda la gama de ten- 
siones es preciso unir con un puente conductor 
dos o más bornes, según lo indicado por la tabla 
que cierra esta lección. 


A LA RED DE 125 V 


8 9 10 1 12 
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Tensión deseada 


52 


Iv 
2V 
3 Y 
4 Y 
Y 


6 Y 


7 V 
8 v 
9 V 
10 Y 
1 Y 
12 Y 
13 Y 
14 Y 
15 Y 
16 Y 
17 Y 
18 Y 
19 Y 
20 V 
21 V 
22 V 
23 Y 
24 Y 
25 V 
26 Y 
27 V 
28 V 
29 Y 
30 Y 
31 V 
32 V 
33 V 
34 V 
35 Y 
36 Y 
37 V 
38 V 
39 V 
40 Y 


Establecer la toma entre 


Bornes 1 y 2 

Bornes 3 y 4 

Bornes 1 y 4 

Bornes 3 y 6 

Bornes 7 y 8 

Bornes l y 8 

Bornes 5 y 8 

Bornes 1 y 8 

Bornes 3 y 8 

Bornes 9 y 10 
Bornes 1 y 10 
Bornes 3 y 10 
Bornes 1 y 10 
Bornes 3 y 10 
Bornes 7 y 10 
Bornes 1 y 10 
Bornes 5 y 10 
Bornes 1 y 10 
Bornes 3 y 10 
Bornes 11 y 12 
Bornes 1 y 12 

Bornes 3 y 12 
Bornes 1 y 12 
Bornes 3 y 12 
Bornes 7 y 12 
Bornes 1 y 12 
Bornes 5 y 12 
Bornes 1 y 12 
Bornes 3 y 12 
Bornes 9 y 12 
Bornes 1 y 12 
Bornes 5 y 12 
Bornes 1 y 12 
Bornes 3 y 12 
Bornes 7 y 12 
Bornes 1 y 12 
Bornes 5 y 12 
Bornes 1 y 12 
Bornes 3 y 12 
Bornes 1 y 12 













Sin puente 






Sin puente 






Puente entre 2 y 3 






Puente entre 4 y 5 






Sin puente 






Puente entre 2 y 7 






Puente entre 6 y 7 






Puente entre 2-3 y 4-7 






Puente entre 4-5 y 6-7 






Sin puente 






Puente entre 2 y 9 






Puente entre ó y 9 






Puente entre 2-3 y 4-9 
Puente entre 4-5 y 6-9 







Puente entre 8 y 9 






Puente entre 2-7 y 8-9 
Puente entre 6-7 y 8-9 
Puente entre 2-3, 4-7 y 8-9 
Puente entre 4-5, 6-7 y 8-9 








Sin puente 






Puente entre 2 y 11 






Puente entre 4 y 11 
Puente entre 2-3 y 4-11 
Puente entre 4-5 y 6-11 








Puente entre 8 y 11 

Puente entre 2-7 y 8-11 

Puente entre 6-7 y 8-11 

Puente entre 2-3, 4-7 y 8-11 
Puente entre 4-5, 6-7 y 8-11 
Puente entre 10 y 11 

Puente entre 2-9 y 10-11 

Puente entre 6-9 y 10-11 

Puente entre 2-3, 4-9 y 10-11 
Puente entre 4-5, 6-9 y 10-11 
Puente entre 8-9 y 10-11 

Puente entre 2-7, 8-9 y 10-11 
Puente entre 6-7, 8-9 y 10-11 
Puente entre 2-3, 4-7, 8-9 y 10-11 
Puente entre 4-5, 6-7, 8-9 y 10-11 
Puente entre 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 y 10-11 
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MAQUINAS ELECTRICAS (1) - GENERADORES 
DE CORRIENTE CONTINUA - PRINCIPIOS TEORICOS 








LAS IDEAS FUNDAMENTALES 


En este capítulo empezamos el estudio de uno 
de los temas más apasionantes de cuantos nos 
ofrece el amplio temario abarcado por esta cien- 
cia sorprendente que llamamos electrotecnia. En 
estas páginas vamos a sentar los principios de lo 
que, debidamente aprovechado, llena de luz nues- 
tras noches, mueve nuestros ferrocarriles, llena 
de comodidad nuestro hogar y aumenta la efica- 
cia de nuestros hospitales. 

Conviene que nuestros primeros pasos en esta 
ruta desconocida que vamos a emprender tengan 
la firmeza de los pasos del alpinista que, dispues- 
to a conquistar lo ignoto, ha sabido pertrecharse 
con un buen equipo. Nuestro equipo deben ser 
las ideas fundamentales sobre generadores de co- 
rriente que' dimos al estudiar las pilas y los fe- 
nómenos electromagnéticos. Son cuestiones que, 


pese a su carácter elemental, merecen figurar al 
principio de todo tratado sobre máquinas eléc- 
tricas. 

Dejando aparte los generadores químicos (pi- 
las y acumuladores), cuyo uso queda restringido 
a los casos en que se requieren corrientes débiles, 
potenciales reducidos (unos pocos voltios) y su- 
ministros poco prolongados (los generadores quí- 
micos se agotan con demasiada rapidez), debemos 
buscar en los fenómenos de la autoinducción el 
principio fundamental para la obtención de co- 
rrientes eléctricas a escala industrial. 

Éste es el principio: 

CUANDO UN CONDUCTOR (O UNA ESPIRA) ATRAVIESA 
UN CAMPO MAGNÉTICO A CIERTA VELOCIDAD, NACE EN 
ÉL UNA F.E.M. INDUCIDA; UNA CORRIENTE ELÉCTRICA, 
EN DEFINITIVA. 
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Cuando un conductor atraviesa un campo magné- 
tico nace en él una f.e.m. inducida. 
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Regla de la mano derecha. 
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Regla del sacacorchos. 


Esta corriente inducida sigue su marcha en 
un sentido que depende del sentido del campo 
magnético que atraviesa el conductor en que se 
induce la corriente y del sentido del movimiento 
de dicho conductor. 

Los tres sentidos a considerar quedan relacio- 
nados por la regla de la mano derecha: 

SUPONIENDO QUE NUESTRA MANO DERECHA SE EX- 
TIENDA PERPENDICULAR AL CAMPO MAGNÉTICO DE FOR- 
MA QUE LAS LÍNEAS DE FUERZA DEL CAMPO PENETREN 
POR LA PALMA DE LA MANO, CUANDO EL DEDO PULGAR 
SEÑALE EL SENTIDO DEL MOVIMIENTO DEL CONDUCTOR, 
LA CORRIENTE INDUCIDA CORRERÁ EN EL SENTIDO QUE 
SEÑALAN LOS DEMÁS DEDOS DE LA MANO. 

Y también: 

COLOCANDO LOS DEDOS ÍNDICE, PULGAR Y MEDIO DE 
LA MANO DERECHA PERPENDICULARES ENTRE SÍ, CUAN- 
DO EL PULGAR SEÑALE EL SENTIDO DEL MOVIMIENTO Y 
EL ÍNDICE EL DEL FLUJO MAGNÉTICO, EL DEDO MEDIO IN- 
DICARÁ EL SENTIDO DE LA CORRIENTE INDUCIDA. 

La corriente inducida en el conductor o espira 
tiene un valor determinado, que depende del que 
alcance la fuerza electromotriz inducida. Este va- 
lor viene dado por la fórmula: 


Bxlxowv 


E = ———————— voltios 
100.000.000 


en la cual es B = inducción en gauss, 1 = longi- 
tud del conductor en cm y v = velocidad del con- 
ductor en cm/seg. (Véase la lección 10 de ELECTRI- 
CIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA.) 

Otra fórmula básica es la que nos da el esfuer- 
zo en Kg necesario para mover el conductor o es- 
pira. La fórmula es: 


W x 100 
v x 9'81 


En esta fériiula es W = potencia en vatios de 
la corriente inducida, v = velocidad del conduc- 
tor en cm/seg, 9'81 = aceleración de la gravedad 
y 100 = múltiplo necesario para obtener el resul- 
tado en Kg. 

Sigamos rememorando los conocimientos ele- 
mentales que, según hemos dicho, deben ser nues- 
tro equipo en esta excursión por el dominio de 
las máquinas eléctricas. 

He ahí otro dato de importancia: saber identi- 
ficar la polaridad de un solenoide. Para ello exis- 
te la ley del sacacorchos (ver lección 7), que dice: 

EL SENTIDO DEL CAMPO MAGNÉTICO DE UN SOLENOI- 
DE CORRESPONDE AL DEL AVANCE DE UN SACACORCHOS 
CUANDO ÉSTE GIRA EN EL MISMO SENTIDO QUE LA CO- 
RRIENTE. 


GENERADORES DE C.C. 
LA DINAMO 


DE LA ESPIRA EN MOVIMIENTO A LA DINAMO 


Iniciamos el estudio de los generadores de co- 
rriente continua que actúan por procedimientos 
electromagnéticos que aprovechan los fenómenos 
de la inducción. 

Partiendo de algo tan elemental como es una 
sola espira conductora en movimiento debemos 
llegar al diseño de una auténtica dínamo, que así 
suelen denominarse los generadores de c.c. 

Adelante: 

Usted sabe que la Tierra, nuestro planeta, es 
un enorme imán cuyos polos coinciden práctica- 
mente con los polos Norte y Sur geográficos. Las 
líneas de fuerza del imán Tierra rodean la super- 
ficie de nuestro mundo, lo cual quiere decir que 
todo lo que existe sobre la Tierra queda bajo la 
influencia de su campo magnético. 

Resulta que, sin necesidad de preocuparnos 
por obtenerlo, disponemos constantemente de un 
campo magnético cuyo comportamiento no es dis- 
tinto del que puede esperarse de otro imán cual- 
quiera. , 

Esto quiere decir que una simple espira de hi- 
lo conductor, que se mueva y corte con su movil- 
miento las líneas de fuerza del campo magnético 
terrestre, es ya un elementalísimo generador de 
corriente eléctrica. 

Con una espira de 20 x 10 cm girando a una 
velocidad de 400 r.p.m. obtendríamos una f.e.m. 
inducida, cuyo valor sería aproximadamente igual 
a 1 mV, o sea, 0'001 voltios. 


INDUCTOR E INDUCIDO 


El débil campo magnético terrestre no da para 
más. Pero es evidente que podemos servirnos del 
campo magnético creado por un potente imán per- 
manente para aumentar el valor de la f.e.m. indu- 
cida. 

La espira, pues, girará dentro del campo de 
un imán; y si en vez de tratarse de una sola espi- 
ra son varias, tanto mejor; mayor será la f.e.m. 
en ellas inducida. 

Es lógico que puestos a trabajar con un imán 
busquemos para él la forma más conveniente, dan- 
do a sus superficies polares la concavidad corres- 
pondiente a la parte de superficie de revolución 
barrida por la espira en su girar. 

Este imán será el encargado de inducir la 
f.e.m, en las espiras en movimiento. Es lógico, 
pues, que llamemos INDUCTOR al imán descrito. 





CAMPO TERRESTRE 


Esta espira nos proporcionariía una f.e.m. de 1 mY. 





Imán inductor. 
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a A 
El aire dispersa las lineas de fuerza de los extre- 
mos del campo, 


La forma dada a las dos superficies polares 
ayuda a que las líneas de fuerza se canalicen den- 
tro de lo que es el campo de giro de las espiras. 
Pero se trata de una ayuda, no de una solución to- 
tal, ya que el aire opone cierta resistencia al paso 
del flujo magnético y algunas de sus líneas de 
fuerza se cierran fuera del campo de giro de las 
espiras. 

Se trata de un inconveniente, puesto que el 
valor de la f.e.m. inducida será tanto mayor cuan- 
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INDUCIDO 


Representación simplificada de una dinamo con 
electroimán inductor. 


EL COLECTOR 


De la dinamo básica (valga la denominación) 
nos queda por ver un tercer elemento fundamen- 
tal: EL COLECTOR; la parte de la dínamo destinada 
a recoger la corriente que aparece en el inducido 
y a través de la cual podremos llevarla al circui- 
to exterior de la dínamo. 
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1 
De kk E 


Rellenando el campo de giro con un tambor de 
hierro se canalizan todas las lineas de fuerza. 


tas más líneas de fuerza sean cortadas por las es- 
piras móviles. 

Para conseguir una canalización total de las 
líneas de fuerza se recurre a la solución siguien- 
te: las espiras móviles se enrollan sobre un tam- 
bor de hierro, que al ser mucho más permeable 
que el aire recoge la totalidad del flujo que corre 
de una a otra superficie polar. El conjunto forma- 
do por este tambor metálico y las espiras en él 
devanadas recibe el nombre de INDUCIDO. 

Una dínamo no es más que eso: un inductor y 
un inducido que giran dentro del campo magné- 
tico creado por el primero, añadiendo los elemen- 
tos precisos para recoger la corriente inducida que 
aparece en el segundo. 

En nuestros días todavía podemos ver dínamos 
de este tipo, cuyo inductor es un imán permanen- 
te: en automóviles, en antiguos teléfonos, en apa- 
ratos de medida, etc. 

Si hacemos mayor el número de espiras del in- 
ducido, aumentamos también la f.e.m. inducida en 
él; pero se comprende que el número de espiras 
tiene un límite. Entonces, para obtener mayores 
corrientes debemos aumentar el valor del campo 
magnético creado por el inductor. 

Recurrimos entonces al electroimán, el que, 
como veremos luego, puede excitarse con una pila 
o acumulador o bien con la misma corriente que 
produce la dínamo. 


Cómo debe ser el colector de una dínamo es 
algo que debemos deducir a través de una breve 
exposición teórica. 

Comentaremos una serie de imágenes similares 
a las que se utilizan para definir la corriente al- 
terna. 





ESCOBILLAS 


Este es el inducido que necesitamos para nuestra 
experiencia. Dibujamos cada mitad de la espira en 


distinto color para facilitar la comprensión del fe- 
nómeno. 


Se trata de preparar un inducido rudimentario 
(una sola espira) de modo que pueda girar inmer- 
sa en el campo magnético creado por un imán, 
campo que supondremos dirigido de arriba aba- 
jo: el norte del imán queda arriba. Cada uno de 
los extremos del inducido queda unido a un anil- 
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El inducido propuesto girará dentro de un campo 


magnético dirigido verticalmente de arriba hacia 
abajo. 


llo colector, donde se recoge la corriente inducida 
en la bobina que llevaremos a una bombilla a 
través de dos escobillas. 

Consideraremos ocho posiciones del inducido, 
empezando por la posición del dibujo y girando 
en el sentido de las agujas del reloj. 





PosICIÓN 1 


No hay corriente; los lados de la espira no 
cortan ninguna línea de campo. 


CORRIENTE es 





PosIcIóN 2 


Empieza a circular una débil corriente. Por 


la regla de la mano derecha podemos deducir su 
sentido. 
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PosIcIóN 3 


La corriente es máxima y corre en el mismo 
sentido. 





PosIcIóN 5 


Alcanzamos otro momento de corriente cero. 


| ; 
No ircul corriente. 





Posición 7 


De nuevo la corriente es máxima; su sentido 
| es obuesto al que tenía en la posición 3. 
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PosIcióN 4 





La corriente disminuye, pero conserva el mis- 
mo sentido. 


POSICIÓN 6 





Otra vez empieza a circular corriente; pero 
ahora, de acuerdo con la regla de la mano dere- 
cha, se ha invertido el sentido. 





Posición 8 


Llegamos a un momento similar al de la posi- 
ción 4. Seguimos con el sentido de la corriente 
invertido. 

Inmediatamente tendríamos otra vez la posl- 
ción 1 y repetiríamos el ciclo. 

La representación gráfica de la corriente indu- 
cida en la espira sería la característica de una 
corriente alterna senoidal. 

Resulta que (razonando de una manera senci- 
lla) hemos obtenido la corriente más complicada 
y no la más simple, que es la continua. Para ob- 
tener corriente continua deberemos idear un pe- 
queño ardid constructivo en el colector: sustitul- 
remos los anillos de recogida por uno sólo, pero 
partido. 

Lo que conseguiremos con esta modificación 
será que en el momento en que se invierta la 
corriente también cambiarán los conductores que 
van a la bombilla. 


— Vea ahora las ocho posiciones del inducido con 
la indicación del sentido de la corriente inducida 
cuando el colector es un solo anillo partido dia- 





metralmente. 
o 
rá 
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Observe que en el momento 6 se invierte el 
sentido de la corriente en el inducido; pero que, 
en cambio, la corriente entra y sale de la bombi- 
lla sin cambio alguno, puesto que siempre le llega 
por el mismo hilo. 

La corriente que obtenemos ahora es una co- 
RRIENTE PULSATORIA que oscila entre un valor má- 
ximo y el valor cero y tiene siempre el mismo — 
sentido. 

La misión del colector es ésta: proporcionar 
una corriente siempre en el mismo sentido; o sea, 
siempre del mismo signo. Si lo observa bien, verá 
que el colector no hace otra cosa que conmutar 
el conductor en contacto con la escobilla. Por 
ello también recibe el nombre de CONMUTADOR. 

Pero la corriente pulsatoria obtenida tiene de- 
masiada amplitud para que pueda ser considerada 
como una verdadera corriente continua. Que la 
corriente pulsatoria pierda amplitud, para rectifi- 
carse cada vez más, es cuestión que atañe al nú- 
mero de espiras del inducido, y en consecuencia 
al número de segmentos del colector. 

A título de ejemplo, puede ver el esquema re- 
presentativo de una dínamo de dos espiras defa- 
sadas 90". 

En el instante representado en el dibujo la 
espira horizontal da una corriente máxima cuan- 
do la espira vertical no da corriente alguna. 

Si este inducido gira en el sentido de las agu- 
jas del reloj, cuando haya descrito un ángulo de 450 
las escobillas tomarán contacto con la espira que 
habrá entrado en el campo; aumentará la corrien- 
te en esta espira al mismo tiempo que disminuye 
en la otra. 

La corriente que se recoge en las escobillas 
y que alimenta el circuito exterior de la dínamo 
es una corriente pulsatoria, pero de menor ampli- Dinamo con dos espiras defasadas a 90". 
tud. 





Corriente que recogemos en el colectof 
v que circula por el circuito exterior 
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Si, como ocurre en las dínamos de verdad, 
aumentamos mucho más el número de bobinas, 
la corriente que obtendremos será prácticamente 
continua. 

Queda definido el principio de las máquinas 
de corriente continua, su fundamento teórico y 
sus partes esenciales. 


















Elementos constitutivos de una dinamo: 1. Cas- 
quete. — 2. Muelle de la escobilla. — 3. Escobilla. 
— 4. Portaescobilla. — 5. Colector. — 6. Inducido. — 
7. Escobilla montada a la pieza portadora — 8 Car- 
casa. — 9. Perno para sujetar el polo. — 10. Bobina 
inductora. — 11. Masa polar de chapa empilada. 
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INDUCTORES E INDUCIDOS 


Aunque sólo sea con carácter meramente des- 
criptivo, vamos a dar una idea esencial de los 
inductores que a través de los tiempos han ayu- 
dado a concebir la dínamo actual. 

Los dos tipos de inducido más primitivos son 
el Epson y el GRAMME. Actualmente apenas se uti- 
lizan como no sea en dínamos de tamaño muy re- 
ducido, útiles para servicios auxiliares: medidas, 
telefonía, etc. 

Debemos citar, además, el tipo SIN CULATA, el 
MANCHESTER, el LAHMEYER, el THURY y el GRAMME 
MULTIPOLAR, que quizás haya sido el más utilizado 


Inductor Edison. Inductor Gramme. 





Inductor Lahmeyer. 





Inductor Gramme multipolar. 





y el que perdura en la actualidad. Puede ver en 
las siguientes figuras una representación esque- 
mática de estos inductores. 

Debe tenerse en cuenta que, ante las mayores 
ventajas de la corriente alterna, el desarrollo de 
las dínamos se ha visto interrumpido por la apari- 
ción de los alternadores. Puede decirse que hoy 
en día no se construyen grandes dínamos. 

Una de las cosas que más ha frenado el progre- 
so técnico, en lo que a fabricación de dínamos se 
refiere, es la gran complicación que entraña su 
colector. 





Inductor Manchester 


l 





Inductor Thury. 





La dinamo tuvo su gran época a finales del si- 
glo XIX y a principios del XX. Como ejemplo vea 
algunas dínamos de dicha época en las figuras in- 
mediatas. 
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Respecto al inducido, y siguiendo cierto orden 
cronológico, podemos señalar dos tipos funda- 
mentales: el inducido de anillo y el de tambor, 


ANILLO 


DEVANADO 


Inducido de anillo 
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Inducido de tambor 


Los inducidos de tambor llevan las espiras alo- 
jadas en unas ranuras axiales, que evitan que el 
entrehierro existente entre inductor e inducido sea 
excesivamente ancho. 





e e 


En cuanto al colector, ya hemos dicho que sus 
dificultades constructivas aumentan a medida que 
se multiplican las espiras alojadas en el inducido. 

Los colectores están formados por unos secto- 
res preformados de cobre, que reciben el nombre 
de DELGAS. Estos sectores o delgas se montan sobre 
un núcleo y están aislados entre sí. 
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AISLANTE 
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INDUCIDO DENTADO 


Hasta aquí no hemos pretendido otra cosa que 
dar una idea general de los elementos constructi- 
vos más esenciales en una dínamo. Sobre estos de- 
talles deberemos insistir cuando enfoquemos defi- 
nitivamente el tema de los elementos constructi- 
vos de una dinamo; es decir, cuando tratemos 
del modo como están construidas. 






DELGA MONTADA 


AISLANTE 


- ——- ——- NUCLEO - — - —--——- 


Las delgas se montan aisladas entre si sobre un 
núcleo de forma especial. 


EL CAMPO INDUCTOR 


Sabemos que la manera más práctica de obte- 
ner un fuerte campo magnético es valerse de un 
electroimán. Por el sistema electromagnético crea- 
remos el campo en cuyo seno debe moverse el 
inducido; sistema que, dentro de ciertos límites, 
nos permitirá aumentar el valor de este campo in- 
ductor tanto como nos convenga. 

- Tenemos ya un campo inductor y un inducido 
dispuesto a moverse en él. Pero ¿cómo alimenta- 
remos la bobina inductora...? Señalaremos dos 
procedimientos: 


EXCITACIÓN INDEPENDIENTE 


Es una solución técnicamente muy sencilla. Se 
trata de alimentar la bobina del inductor por me- 
dio de cualquier fuente de corriente continua (pl- 
la, acumulador, otra dínamo...). 

A simple vista parece que con el sistema de 
excitación independiente se trabaja con dos cir- 
cuitos totalmente desligados, puesto que el circui- 
to inductor es distinto del de la dinamo. 

Sin embargo, cuando hablemos de la REACCIÓN 
DEL INDUCIDO Veremos que no es así; el circuito 
exterior tiene una marcada influencia en la regu- 
laridad del flujo magnético inductor. namo. 





CIRCUITO DE LA DINAMO 









CIRCUITO INDUCTOR 


AUTOEXCITACIÓN 

Éste es el sistema más empleado, puesto que La misma corriente que produce la dínamo ali- 
elimina la supeditación de la marcha de la dína- menta la bobina del inductor. Esto parece perfec- 
mo a otro circuito. tamente lógico, pero también encierra algo de 
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misterio: ¿cómo puede arrancarse la dínamo por 
sí misma cuando en el momento del arranque no 
existe campo inductor? 

En electricidad, como en toda ciencia, nada 
ocurre sin una causa; y la explicación de esto, 
que parece un poco misterioso, no es más que un 
pequeño truco, uno de los tantos que permiten 
perfeccionar un determinado ingenio. 

A la armadura del electroimán se le da un pe- 
queño magnetismo remanente; o sea que se pro- 
cura que los polos del inductor sean imanes per- 
manentes, pero con un campo muy débil. De este 
modo, cuando, gracias a un impulso mecánico, el 


DINAMO SERIE 


En estas dínamos las espiras del inducido y 
los carretes del inductor están en serie con el 
circuito exterior. Vea el esquema técnico y el des- 
criptivo de una dínamo serie conectada a un cir- 
cuito exterior a ella. 





Esquema 


De estos esquemas vamos a extraer importan- 
tes conclusiones, la primera de las cuales es la 
característica fundamental de este tipo de dína- 
mos: 

CUANDO EL CIRCUITO EXTERIOR DE UNA DÍNAMO SE- 
RIE ESTÁ“ ABIERTO (CUANDO LA DÍNAMO NO TIENE CAR- 
GA) NO SE EXCITA. 

Dicho con palabras vulgares: una dínamo se- 
rie sin carga no da corriente. De ahi que para ex- 
citarla se cierre el circuito sobre una pequeña re- 
sistencia. 


A circuito abierto la 
dinamo serie no se ex- 
cita. 





inducido se pone en rotación sus espiras cortan 
un débil campo magnético; suficiente, empero, 
para crear una pequeña corriente inducida que al 
pasar por el carrete inductor refuerza el campo, 
aumentando el valor de la corriente en las espiras 
del inducido. El ciclo se repite mientras la dína- 
mo está en marcha. 

La autoexcitación puede plantear de tres formas 
distintas: en SERIE, en DERIVACIÓN y COMPOUND 
(compuesta). Según se adopte una u otra de estas 
tres soluciones, diremos que se trata de una bDÍ- 
NAMO SERIE, de una DÍNAMO DERIVACIÓN O de una DÍ- 
NAMO COMPOUND. 





Las resistencias r,, r, y R forman la resistencia to- 
tal de la dinamo serie con carga. 


Pasemos ahora al capítulo de las fórmulas pa- 
ra llegar a otras conclusiones sobre el comporta- 
miento de la dinamo serie. 

En el esquema de la dínamo serie con circuito 
exterior es fácil advertir que la corriente debe 
vencer tres resistencias distintas: 

De A a B, la corriente debe vencer la resisten- 
cia de las espiras del inducido. A esta resistencia 
la llamaremos r;. 

De B a C encontrará la resistencia del arro- 
llamiento del inductor; la llamaremos r. 

De Ca A sexiste la resistencia del circuito ex- 
terior, que representaremos por R. 

En definitiva, la resistencia total será: 


Tr +ri+R 


Y, según la ley de Ohm, la intensidad que cir- 
cule por el sistema será: 


e 


Ii _ 
Tr +IiFR 


siendo e la f.e.m. engendrada en las espiras del in- 
ducido. Esta fórmula podemos escribirlá así: 
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i (1, +1¿4+R) o bien 
1 (r; a ra) + iR 


Pero i (r, + ra) será la caída interna de la dína- 
mo (recuerde el caso de las pilas); y en consecuen- 
cia podremos escribir: 


e—i (1, + ra =V 


DINAMO DERIVACION 


En estas dínamos las tres resistencias a con- 
siderar (r, del inducido, r¿ del inductor y R del 
circuito exterior) están en paralelo o derivación. 





Esquema teórico 


En esta fórmula, V es la d.d.p. entre los bor- 
nes de la dínamo, cumpliéndose la ley de Ohm: 


Y.= IR 
Observe ahora que si en la fórmula 


e 
Tr, +51¿+R 


| 


disminuye R, aumentará el valor de i. Esta obser- 
vación, llevada al plano real, nos dice que si dis- 
minuimos la resistencia exterior a una dinamo 
serie aumentará la intensidad que proporcione, lo 
que motivará inmediatamente un aumento del flu- 
jo inductor y como consecuencia inmediata un 
aumento del voltaje. A mayor voltaje, para una 
misma resistencia, tendremos mayor intensidad; 
es un círculo vicioso. De ello deducimos que es 
peligroso disminuir la carga exterior de una dína- 
mo serie, ya que, por aumentar considerablemente 
la corriente, puede llegar a comprometerse la in- 
tegridad de los aislantes. Como se dice vulgarmen- 
te, podemos quemar la dinamo. 

Sepa, además, que estas díinamos no son aptas 
para cargar baterías. La razón es ésta: 

Cuando la batería está casi cargada, la inten- 
sidad se aproxima a cero; por tanto la dínamo no 
se excita, disminuyendo rápidamente la f.e.m. En 
este momento la batería se descarga sobre la dí- 
namo, la cual actúa como un motor. La descarga 
es de gran intensidad; puede estropear la batería 
y ocasionar una seria avería en la dínamo. 

Se comprende que, por tantas desventajas, la 
dínamo serie sea muy poco utilizada. 





Esquema descriptivo 
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Contrariamente a lo que ocurre con la dinamo 
serie, la dinamo derivación se excita sin necesi- 
dad de que se le conecte una carga. Es decir: pro- 
duce corriente (amperios y voltios) con sólo po- 
nerla en marcha. 





La dinamo derivación, a circuito abierto, se excita. 


Procedamos ahora como en el caso anterior 
para ver qué relación existe entre la corriente ge- 
nerada por la dínamo y el valor de la resisten- 
cia exterior. 

La resistencia total del circuito será: 


] RX Ej 
ir ura 
1 Tr, + R 
_— —— 
Ig R 





Del valor anterior deduciremos, por la ley de 
Ohm, que la intensidad debe ser: 


€ 

KR XT 
+ —_—_—_—_—_—_—_—_— 

Tr¿+?R 





Despejando e, tendremos: 


, R Xx ra 
e = 11, +1 
ri + R 


El valor ir; es la caída interna de la dínamo, de 
donde deduciremos que la d.d.p. entre sus bornes 
será: 


V =e—Ir; 
Es decir: 
R Xx ra 
Wi l 
ra+R 
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Para la dínamo, y de acuerdo con la ley de 
Ohm, debe cumplirse: 


V 
Pg 





lg 


En la dínamo derivación (es fácil deducirlo de 
las fórmulas que acabamos de ver), cuando dis- 
minuye la resistencia de carga del circuito exte- 
rior aumenta la intensidad, pero disminuye la 
d.d.p. entre bornes. Sucede lo contrario de lo que 
veíamos en la dinamo serie. 

Vamos a comprobarlo, estableciendo unos valo- 
res cualesquiera. Dígamos, por ejemplo que: 


rr =30 
rj= 21 
R.= 500 
e = 120 V 


Aplicando estos valores a la fórmula de la in- 
tensidad, tendremos: 








e 120 _ 
o Ñ + - 
eo 1 0'5 + 0'02 

+ na 
Ty R 
120 120 
A — 243 A 





3419 — 492 


Ahora, conservando los demás valores, haga- 
mos que sea R = 5 (). 


120 120 
1 - -—_ _ == Má) = 
, 1 1 
e 
1 1 0'5 + 02 
— y — 
2 5 
120 120 
e 2 PDA 
3+1%4 44 


La intensidad, como puede comprobar, ha au- 
mentado. 
Veamos lo que ocurre con el voltaje: 


V = e— ir; 


DINAMO COMPOUND 


Es, por así decir, un tipo de dínamo que re- 
sume los dos casos anteriores y con el cual, com- 
binando adecuadamente los arrollamientos, puede 
obtenerse una d.d.p. entre bornes prácticamente 
constante dentro de unos límites. 








En el primer caso: 
V = 120 — (243 x 3) = 120 —72'9 = 47'1 V 


En el segundo caso, cuando disminuye la resis- 
tencia exterior: 


V = 120 — (27'2 x 3) = 120 = 81'6 = 38'4 V 


Evidentemente, el voltaje disminuye. 

En este tipo de dínamos no se produce el fe- 
nómeno de la inversión de la corriente al cargar 
una batería, por lo que resultan indicadas para 
este menester. 


Existen dos tipos de dínamos compound, que 
se distinguen por la forma en que se ha efectua- 
do el conexionado de sus arrollamientos: la dína- 
mo compound de conexión larga y la dinamo com- 
pound de conexión corta. 


CONEXION 
CORTA 


ARROLLAMIENTO SERIE 


— ARROLLAMIENTO DERIVACION 






CONEXION 
LARGA 
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Como usted sabe perfectamente cómo debe 
calcularse la reducida de un sistema de resisten- 


cias en los circuitos de c.c., fácilmente llegará a la 
conclusión de que en cada una de estas conexiones 
el valor de la intensidad es: 


CONEXIÓN CORTA 





e 
1= = 
e] 
R +r, + > 
—— A 
r; Ta 
e 
o ri X Fa 
R+5,+. 
Tr; + Kg 


CONEXIÓN LARGA 








e e 
1= : — > —— 
1 E, (r, -t- r;) 
—_— A A 
1 1 IT. +T¡+!3s5 
+ 
P, eo r; Pa 


Hemos comprobado que en las dínamos serie 
y en las dínamos derivación las variaciones de la 
carga modifican considerablemente los valores de 
la intensidad y de la tensión. 

Cuando conviene mantener constante uno de 
estos valores se recurre al concurso de unos dis- 
positivos llamados REGULADORES, de los que habla- 
remos más adelante a fin de no interrumpir este 
estudio de los elementos de una dinamo, que va- 
mos siguiendo ahora con total fluidez. 


EL CIRCUITO MAGNETICO DE LA DINAMO 


Decir que la dínamo funciona gracias a que 
por su interior se establece un circuito magné- 
tico es lo mismo que afirmar que un motor de ga- 
solina funciona cuando hay gasolina. De todas for- 
mas, ya está dicho. 

Estudiemos con más detalle las particularida- 
des del circuito magnético de una dinamo. 












CARRETE ” a | 
INDUCTOR E 7 COLA 


NUCLEO 





INDUCIDO 






CULATA 


Lo fundamental es que el inductor debe crear 
un flujo cuya magnitud sea suficiente para que 
cuando lo corten las espiras del inducido nazca en 
ellas la f.e.m. deseada. 

Suponiendo una dínamo tetrapolar (cuatro po- 
los o, mejor dicho, dos pares de polos), obtendría- 
mos la distribución de flujo que describimos grá- 
ficamente. 

Como puede observar, la mayor parte de las 
líneas de campo se cierran a través del circuito 
magnético. Otras, en cambio, se cierran en el aire, 
formando lo que llamaremos el FLUJO DE DISPER- 
SIÓN. | 

Advierta, además, que cada carrete debe crear 
un flujo doble del que circula por la culata y sec- 
ción correspondiente del inducido. 

Es de observar que las líneas de campo se se- 
paran al llegar al. entrehierro, distribuyéndose a 
lo largo de las piezas polares. Para facilitar esta 
separación del flujo y para disminuir al mismo 
tiempo la inducción en los extremos polares, con 
el fin de que el paso de los conductores de un polo 
a otro se realice sin brusquedades innecesarias, se 
han estudiado piezas polares algo abiertas por sus 
puntas. 

De acuerdo con lo dicho, el campo magnético 
creado por las bobinas del inductor deberá ser 
siempre algo mayor que el que sería teóricamen- 
te necesario para obtener la f.e.m. deseada. Este 
incremento necesario en la intensidad del campo 
sirve para compensar las pérdidas por dispersión 
de flujo. 

La culata de las dínamos suele construirse de 
fundición de hierro o acero, lo mismo que las pie- 
zas polares de las dínamos de pequeño tamaño. 

En las dínamos grandes las piezas polares sue- 
len ser de chapa magnética empilada hasta obtener 
los gruesos necesarios. Esta forma constructiva 
evita la formación de las corrientes parásitas que 
se originan por el desplazamiento de las líneas 
de campo al buscar las cabezas de los dientes del 
inducido. Este desplazamiento representa una va- 
riación del flujo, con lo cual resulta lógica la for- 
mación de corrientes parásitas. 

Para facilitar la construcción, cuando la pie- 
za polar se construye con plancha magnética, se 
le da una forma que comprenda también el nú- 
cleo. Formando una sola pieza, se fija a la culata 
con tornillos, 


Pieza polar y núcleo formados por planchas mag- E) 


néticas. 





Al abrir las puntas de los extremos polares se ca- 
naliza la distorsión del flujo. 





El desplazamiento de las lineas de fuerza en bus- 
ca de los dientes del inducido representa una va- 
riación del flujo que provoca la formación de co- 
rrientes de Foucault. 
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EL INDUCIDO 


El inducido es, sin duda, la parte más delica- 
da de la dínamo y de más difícil construcción. 

En el inducido podríamos señalar cuatro ele- 
mentos esenciales: el eje, el colector, el núcleo y 
el arrollamiento. 

El eje sirve de soporte a los demás elementos; 
al mismo tiempo es el medio mecánico que trans- 
mite el movimiento del motor que aporta la ener- 
gía mecánica que acciona la díinamomotor, que 
puede ser hidráulico, térmico, de explosión, etc. 

Como va hemos estudiado la misión del colec- 
tor, cuyos detalles constructivos veremos más ade- 
lante, dedicaremos nuestro esfuerzo al estudio del 
núcleo y su arrollamiento, que forman un conjun- 
to único donde nace la corriente, Este conjunto 
núcleo-arrollamiento es quizás la parte más esen- 
cial de la máquina. A ella dedicaremos mayor es- 
pacio. 

Digamos, desde el principio, que el núcleo es- 
tá formado siempre por un empilado de plancha 











COLECTOR 


INDUCTOR 


INDUCIDO 






PF) MOTOR, TURBINA HIDRAULICA, 
MAQUINA DE VAPOR, ETC. 


ARROLLAMIENTO 


INDUCIDO 





Las partes eléctricamente activas del inducido quedan montadas sobre el eje de la 


dinamo. 


magnética con el fin de evitar las corrientes de 
Foucault. 

De los dos tipos fundamentales de inducido 
(de anillo y de tambor) el primero ha caído en 
desuso, de forma que, actualmente, sólo se cons- 
truyen inducidos de tambor. 


PLANCHAS PARA NÚCLEOS 


Las planchas magnéticas para los núcleos de 
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los inducidos son láminas troqueladas con formas 
que ofrecen ciertas variantes según el sistema 
empleado para alojar los arrollamientos. 

Las planchas para núcleos de tipos más divul- 
gados son las de dentado circular, de dientes rec- 
tos y de dientes cónicos. 

Las dos últimas formas son las más comunes, 
sobre todo la segunda (dientes cónicos). Permiten 
fabricar las bobinas completamente aparte para 
montarlas después sin la menor dificultad. 





DENTADO CIRCULAR 


De estas formas fundamentales derivan otras 
ideadas por determinados constructores, que han 
querido añadir a sus dínamos algunos detalles 
técnicos para mejorar su aspecto, condiciones 
magnéticas y fijación del devanado. 

Las planchas se apilan, se prensan y se montan 
sobre el eje formando un bloque único en las 
dinamos de pequeño tamaño; o bien, si se trata 
de grandes dinamos, se montan en paquetes par- 
ciales, dejando entre ellos unos espacios que son 
los canales de ventilación. 

Cuando el inducido se monta por paquetes, es 
lógico que se produzcan pequeñas distorsiones del 
campo magnético debidas al mismo efecto que 
señalábamos en los dientes. 

Para los inducidos grandes, y habida cuenta 
que las líneas del campo magnético tienden a se- 
guir el camino más corto (ello significa que bue- 
na parte del área central de las planchas del nú- 
cleo no queda afectada por el campo), las plan- 
chas se cortan en forma de anillo y se montan so- 
bre una polea de fundición o bronce u otro mate- 
rial poco magnético. 


DEVANADO 








DIENTES RECTOS 


Tiene los dientes con caras paralelas y los aloja- 
mientos de forma trapecial. 





DIENTES CONICOS 


Tiene los alojamientos con caras paralelas y los 
dientes de forma trapecial, 


ELEMENTO AISLANTE 
DEVANADO PARA FIJAR El DEVANADO 





AGUJERO PARA El EJE 
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Paquete de planchas entero. 


, INDUCTOR V 
4 





DISTORSION 
EN El CAMPO 





UMIRIIALS 
] 1 ' : js 
== 





CANALES DE VENTILACION 





PARTE NO AFEC- 
TADA POR EL CAMPO 
MAGNÉTICO O 
MUY DEBILMENTE 
AFECTADA 


NUCLEO DE 
FUNDICION 
O BRONCE 


PLANCHA 
MAGNETICA 





Sección de un inducido de gran diámetro con nú- 
cleo de fundición. 
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Los DEVANADOS 


Construir el devanado de una máquina eléctri- 
ca siempre resulta muy comprometido, por la 
complicación que tales devanados pueden llegar 
a alcanzar. 

Esta parte de la construcción de las máquinas 
eléctricas es una verdadera especialidad, en la 
que el grado de capacitación depende de modo 
muy especial de la práctica realizada al respecto. 
Los del oficio le dirían que para ser bobinador 
hay que bobinar. 


Nuestra intención, en este Curso General, es 
proporcionarle los conocimientos precisos para 
que sepa usted cómo se estudian los devanados de 
una máquina eléctrica y cómo se solucionan técni- 
camente. Si, con estos conocimientos en cartera, 
se encontrara usted ante la necesidad de especia- 
lizarse como bobinador de máquinas eléctricas, es 
indudable que su único problema estará en la ad- 
quisición de la práctica, que no le darán los libros, 
sino el contacto diario con las máquinas. 


DEVANADOS DE UN SOLO CONDUCTOR POR RANURA 


ESQUEMAS REPRESENTATIVOS 


Consideraremos el caso más simple: cuando 
sólo debe ubicarse un conductor en cada ranura. 

La figura representa un núcleo en el que se 
han introducido los correspondientes conductores 
(uno en cada ranura), sin que en ella aparezcan las 
conexiones al colector y las unen los conductores 
entre sí. 

¿Cómo serán y cómo representaremos estas co- 
nexiones? : 

Existen dos sistemas representativos: los ES- 
QUEMAS CIRCULARES y los ESQUEMAS RECTANGULARES. 

Un esquema circular se dibuja suponiendo que 
los conductores situados en el núcleo se abren 
como las varillas de un paraguas, pivotando en 
el colector, Vea las figuras que ilustran este deta- 
lle y lo comprenderá sin ningún esfuerzo. 





Planteo del esquema circular. 


CONEXIONES POSTERIORES 





Este es el devanado más simple. Inducido con un 
conductor por ranura. 


SUPERFICIE CUBIERTA 
POR LOS POLOS INDUCTORES 







ONDUCTORES 


E crm 


S SS 
So SN coucro 
1 S> y 7 
12 8 


1 


CONEXIONES ANTERIORES AL COLECTOR 
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El esquema circular es más claro que el rectan- 
gular que ahora veremos; pero también es indu- 
dable que su claridad depende mucho de la lim- 
pieza del dibujo. 

Veamos a continuación lo que es el esquema 
rectangular: 

Este esquema se traza suponiendo que el indu- 
cido está cortado por una generatriz y extendido 
sobre el plano del dibujo. 






9 10 


El esquema rectangular es más fácil de dibu- 
jar; pero tiene el inconveniente de dejar interrum- 
pidas las conexiones extremas, que deben imagl- 
narse unidas con las conexiones iniciales. Así, en 
el ejemplo que proponemos, la conexión 15 debe 
suponerse unida a la 2 por la parte posterior y la 
conexión 15 anterior con la 4 ciel mismo lado, 

Después de estas consideraciones, pasemos a 
otra cuestión. 


Planteo del esquema rectangular. 


CONEXIONES POSTERIORES 


a 
AL 2 
SUPERFICIE CUBIERTA 


POR LOS POLOS INDUCTORES 


CONDUCTORES 
AL 4 


COLECTOR 


CONEXIONES ANTERIORES AL COLECTOR 


CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR UN DEVANADO 


Usted ya sabe que en los conductores que es- 
tán bajo el influjo de polos de signo distinto se 
inducen corrientes también de signo contrario. 

Esta verdad nos fuerza a hacer que las cone- 
xiones posteriores unan conductores situados bajo 
la acción de polos de signo contrario. Sólo así se 
sumará la f.e.m. inducida en uno de ellos con la 
que el polo de signo contrario induce en el otro. 
Esta cuestión queda aclarada al examinar la figu- 
ra inmediata. 

Sepa, antes de estudiar la figura, que al núme- 
ro de conductores que se avanzan para conseguir 
las uniones posteriores se denomina PASO POSTE- 
RIOR. 
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Por similitud de ideas, llamaremos PASO AN- 
TERIOR al número de conductores que avanzan 
para conseguir su unión anterior sobre el colector 
de la dínamo. Mientras el conexionado posterior 
cumple con la misión de concatenar los conducto- 
res para que se sumen las f.e.m. que nacen en 
ellos, las conexiones anteriores sirven para que 
esta suma de f.e.m, se recoja en un punto deter- 
minado del colector. 

Si observa nuestra figura, verá que la f.e.m. 
nacida en el conductor 12 se suma a la del conduc- 
tor 9 para, a través de una delga del colector, su- 
marse a la f.e.m. del conductor 6; de éste pasa- 
mos a 2 para llegar al 14 a través de otra delga..., 





7 
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PASO 3 


El conexionado posterior debe unir conductores si- 
tuados en polos de distinto signo. 


TIPOS DE ARROLLAMIENTO 


La unión de los conductores para formar el de- 
vanado puede hacerse, fundamentalmente, de dos 
formas distintas: según un DEVANADO ONDULADO O 
un DEVANADO IMBRICADO. 

Cada uno de estos tipos de devanados puede 
Ser SIMPLE O MÚLTIPLE. 





SENTIDO DE AVANCE 


Ss. 
Ñ Y 
SN 











SENTIDO DE AVANCE 
PASO POSTERIOR 


DEVANADO ONDULADO 

El paso anterior y el paso posterior avanzan en el 
mismo sentido; el de las agujas del reloj o en sen- 
tido contrario, Paso anterior: +5. Paso poste- 
rior: + 5, 





En el instante que se considera en estas dos figu- 
ras los conductores destacados caen fuera del cam- 
po magnético y en ellos mo se induce f.e.m. alguna. 
Las posiciones que representan estos conductores 
son una zona neutra, 


etcétera. Siempre relacionando conductores en- 
frentados a polos de signo contrario. 

Por razones constructivas, los polos no alcan- 
zan todos los conductores; sino que siempre hay 
algunos que, por quedar fuera del arco abarcado 
por las masas polares, no aportan ninguna f.e.m. 
Esto ocurre siempre que un conductor atraviese 
las zonas interpolares llamadas ZONAS NEUTRAS, 


Será simple cuando, al considerar un conduc- 
tor de origen, podemos seguir todo el devanado 
cerrándolo en el mismo conductor de origen. 

El devanado será múltiple cuando el devanado 
se cierra dos (doble), tres (triple), cuatro, etc., ve- 


ces. E 


Li __ SENTIDO DE AVANCE 
A PASO POSTERIOR 


/ 





SENTIDO DE AVANCE 
PASO ANTERIOR 


DEVANADO IMBRICADO 

El paso anterior y el paso posterior avanzan en 
sentido contrario. Paso anterior: —%7. Paso poste- 
rior: +5, 
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Vea ahora los dos gráficos donde se demuestra 
la naturaleza de ambos sistemas de arrollamiento. 
Como resulta interesante familiarizarse con 





ARROLLAMIENTO ONDULADO SIMPLE PARA 
DINAMO BIPOLAR Y 12 CONDUCTORES 
ACTIVOS 

Siga el arrollamiento empezando por el número 1 
y en el sentido de la flecha. Después de recorrer 
todos los conductores encontrará de nuevo el nú- 
mero 1: 1-6-11-4-9-2-7-12-5-10-3- 
8 - 1. 
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esquemas de este tipo y con los dos sistemas de 
arrollamiento, añadimos algunos ejemplos con el 
ruego de que siga el orden de las conexiones. 
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ARROLLAMIENTO IMBRICADO SIMPLE PARA 
DINAMO TETRAPOLAR Y 24 CONDUCTORES 
ACTIVOS 

Siguiendo el arrollamiento verá que obtiene el or- 
den siguiente: 1 - 6 - 23 - 4 - 21 - 2 - 19 - 24 - 
17 - 22 - 15 - 20 - 13 - 18 - 11 - 16 - 9 - 14 - 7 - 
128 -5-10-3-8-1 










ARROLLAMIENTO  ON- 
DULADO DOBLE PARA DINA- 
MO HEXAPOLAR Y 40 CON- 
DUCTORES ACTIVOS. 

Siga el arrollamiento empezando 
por el número 1; después de re- 
correr sólo la mitad de los con- 
ductores se le cierra el devana- 
do. Empezando de nuevo por el 
número 2 recorrerá la otra mi- 
tad. 

Primer devanado: 1 - 36 - 29 - 
24 - 17 -12- 5-40 - 33 - 28 - 21 
- 16 -9-4-37- HE - 25-20 - 











ANN " 













13 - 8 - 1. 
Segundo devanado: 2 - 7 - 14 - 
19 - 26 - 31 - 38 - 3 - 10 - 15 - 22 
- 27 - MA -39-6- 11-18-23 - 
30 - 35 - 2. 


SITUACION DE LAS ESCOBILLAS 


Después de aprender que existen dos tipos du 
devanados — ondulado e imbricado — y que am- 
bos pueden ser simples o múltiples, debemos se- 
guir adelante con una cuestión muy importante: 
saber sobre qué delgas deberemos situar una es- 
cobilla. 

En los arrollamientos que llevamos dibujados 
no hemos indicado nada sobre la situación de las 
escobillas. ¿Dónde las situaremos? 

La respuesta es: situaremos una escobilla en 
aquellas delgas donde coinciden dos conductores 
con corrientes convergentes o divergentes a la del- 
ga considerada. 

Reproducimos el primero de los devanados 
que hemos dibujado para ver, en la dínamo a que 
corresponde, sobre qué delgas debemos situar 
una escobilla. 

Vea cómo debe proceder: 

1: Con una flecha se indica el sentido de la 
corriente inducida en cada uno de los con- 
ductores sometidos a la acción de los polos. 
De momento no sabemos qué sentido tiene 
la corriente en los conductores situados en 
la línea neutra. 

2. Empezamos a recorrer el devanado partien- 


ó - Electricidad IW 





ARROLLAMIENTO IMBRICA- 
DO DOBLE PARA DINAMO 
TETRAPOLAR Y 32 CONDUC- 
TORES ACTIVOS 

Siga el devanado empezando por 
ti número 1 y se le cerrará des- 
pués de tecorrer la mitad de los 
conductores. Empezando de nue- 
vo por el número 3 recorrerá la 
otra mitad. 

Primer devanado: 1 - 8 - 29 - 4 
- 25 - 32 - 21 - 28 - 17 - 24 - 13 
- 20 - 9 - 16 - 5 - 12 - l. 
Segundo devanado: 3 - 10 - 31 -6 
- 21 - 2-23 - 30 - 19 - 26 - 15 - 
22 - 11 - 18 - 7 - 14 - 3. 
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do de un conductor cualquiera; el nume- 
ro 1, por ejemplo. Representaremos cada 
conductor activo con el símbolo de resisten- 
cia; y cada delga con un pequeño rectángu- 
lo con los lados horizontales algo prolon- 
gados. 

Hasta aquí las corrientes de los conductores 
1-6-11 se suman. El sentido es siempre el mismo. 
Pero, siguiendo el devanado, veremos que el con- 
ductor 11 enlaza con el 4 (neutro) y éste con el 9, 
En este último conductor la corriente tiene con 
signo contrario. Luego, en la delga que une el con- 
ductor 4 con el 9 deberemos colocar una escobi- 
lla: en dicha escobilla tendremos el polo +, toda 
vez que la corriente sale. 

Siga recorriendo el arrollamiento y observará 
que la corriente no cambia de sentido hasta el con- 
ductor 3. Entre 10 y 3 tendremos una delga donde 
coinciden dos corriente divergentes. Por lo tanto, 
esta delga requiere la otra escobilla. Será el 
polo —, puesto que la corriente entra. 


Este esquema puede disponerse en dos ramas 
en paralelo, a cada una de las cuales daremos el 
nombre de CIRCUITO DERIVADO. El devanado que 


9 2 
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12 5 


nos ha servido de ejemplo tiene dos circuitos de- 
rivados. 

Desarrollemos el mismo trabajo, pero con el 
ejemplo de arrollamiento imbricado para dinamo 
tetrapolar y 24 conductores activos que hemos vis- 
to anteriormente. Vea el esquema circular de di- 
cho devarado y siga el mismo proceso que acaba- 
mos de estudiar. 

Llegará a la conclusión de que se trata de una 
dínamo con cuatro circuitos derivados. 

Observe que excepto las delgas A, B, C y D, se- 
ñaladas en el esquema circular, las demás sólo sir- 
ven para enlazar conductores. 


Devanado imbricado con cuatro circuitos deriva- 
dos y cuatro escobillas unidas dos a dos. 


1.6 23 4 19 24 17 22 15 20 
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ARROLLAMIENTOS ONDULADOS 


A) ARROLLAMIENTO SERIE SIMPLE 


Será un devanado ondulado simple con sólo 
dos circuitos e independientemente del número de 
polos de la dinamo. 

La fórmula que define estos arrollamientos es 
ésta: 


N +2 


+ 


y, + Y¿= 


"||| 


Las letras de la fórmula representan lo si- 
guiente: 

y, = paso anterior; 

y, = paso posterior; 

N = número de conductores; 

P = número de polos del inductor, 

Los pasos y, e y, pueden ser iguales o diferen- 
tes, pero deben ser siempre dos números impares 
y, además, de valor próximo al número de conduc- 
tores comprendido en un paso polar. Vea la figu- 


a pr dl 


ra, donde se icpresenta lo que es un paso polar. 


EJEMPLO DE ARROLLAMIENTO SERIE SIMPLE 


Plantear un arrollamiento serie simple para 
una dinamo bipolar con 12 conductores. 
Número de conductores en un paso polar: 


12 
Z 


= 6 conductores 





El. = 


Aplicando la fórmula de estos arrollamientos, 
tendremos: 


N +2 12 +2 
o E AAA = 
12 +2 
= j -=-=l1+2 


O sea, que y, + y, puede ser igual a 14 (que 
son 12 + 2) o puede ser igual a 10 (que son 12 — 2). 

Suponiendo los dos pasos iguales, podría ser 
Y, =3.€ y, = 5, o bien y, = Y € y, = 1, ambos va- 
lores próximos a 6, que es el número de conduc- 
tores comprendido en el paso polar. 

En el primer caso tendríamos el primero de los 
arrollamientos que hemos visto; y en el segundo, 
el arrollamiento de la figura siguiente: 

El número de ranuras a practicar en el tambor 
del inducido para arrollamientos ondulados serie 
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Paso polir de uni dinamo tetrapolar. 





de PS IN 
A A 
5% 


O de 


Arrollamiento serie simple para dinamo bipolar de 
12 conductores con paso y, =7; e y. = 7. 


simples, con más de dos polos (cuatro, seis, ocho, 
etcétera), nunca debe ser un múltiplo del núme- 
ro de polos. 

Así, para dínamos tetrapolares, el número de 
ranuras puede ser: 

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, etc. 


Observe que se han suprimido los múltiplos 
de 4, que es el número de polos. 

Para díinamos hexapolares, el número de ranu- 
ras puede ser 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 
38, etc. Se han quitado los muúltiplos' de seis. 

En fin; este detalle es siempre el mismo: no 
contar con un número de ranuras que sea múl- 
tiplo del número de polos, 

De la fórmula general de los devanados que tra- 
tamos podemos deducir la correspondiente al nú- 
mero de conductores: 


P 
N==>7 ( + Ya) + 2 


Esta fórmula permite solucionar problemas de 
este tipo: 
Proyectar un devanado ondulado serie simple, 


A 
Lo SS = 


1 10 1928 3 12 2130 5 14 23 32 


letal 


— A 





716 2534 9 1827 2 1 20 29 4 132231 6 15 24 


para dínamo tetrapolar de 30 a 40 conductores. 
Conductores en un paso polar: 


30 40 


! =10 
4 4 








El número de conductores abarcados por un 
paso polar estará comprendido entre 7 y 10. Pode- 
mos determinar que sean 9 los pasos anterior y 
posterior. 


y=9e y,=9 


4 38 conductores 
N=— (9+9w 2=. 
2 | 34 conductores 


Cualquiera de los dos números es válido. 


Devanado ondulado serie simple y 
34 conductores activos con pasos 
y =9%ey.=3. 


33 8 17 26 


Ile Ile 
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B) DEVANADO ONDULADO SERIE MÚLTIPLE 


Estos devanados se calculan considerando que 
están formados por varios ondulados simples. Por 
tanto, se utiliza la misma fórmula. 

Veamos unos ejemplos: 

I. Calcular un devanado ondulado serie doble 
con unas 25 ranuras para dínamo tetrapolar. 

El número de ranuras (unas 25) nos dice que, 
calcuiando el devanado ondulado serie doble co- 
mo si se tratase de dos serie simples, debemos 
contar con unas 12 ranuras por parte. 


S E 
MON 
| 


29 3. Y 1D:41 27 5 4 17:23 


1740819 
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12 
Conductores por paso polar = == 3 
Podemos tomar y, = 12 Y =) 
Luego: 
14 conductores 


4 
N=—(I+ÍAH= 
2 | 10 conductores 


Tomemos, por ejemplo, 14 conductores por cada 
una de las dos partes del devanado doble. En to- 
tal serán 28 conductores y pasos y, =6 e y, = 6. 


Devanado ondulado serie múltiple. 
28 conductores activos y pasos y, = 
=6e y, =6. 


26 4 10 16 22 28 6 12 18 24 


o ll 


+ 


2 8 14 20 






II. Calcular un devanado ondulado serie triple 

para dínamo tetrapolar con unos 50 conductores. 

Con 50 conductores (aproximadamente), corres- 
ponderán también con aproximación : 


50 
N = + - 16 conductores por parte 


16 
Conductores por paso polar = E + 


Podemos tomar pasos y, =5e y,=5 


SN E - 
OQ, 


SA 
MY EA 

PALA 
O, 


Po! 


SS 
Gra 


IS 
A 
Y 


Ny E 
7 G 


A 
8 O 





4 22 conductores 
N=— (54+5)+2= 
2 18 conductores 


Tomaremos 18 conductores por parte, lo que 
totaliza 54 conductores (18 x 3 = 54). Los pasos 
serán: 


y =3xX5S=05; y, =3x3%=:10 


/ 
TA / 

5 
SIS INS S 


' ¿ , 
A E (sy a. pos 
2 UY 
[SU 


Ñ 
| | h A 
po y 
EIN 
JE Lo Y 0 
gg 7 


Devanado ondulado serie triple para dinamo tetra- 
polar y 54 conductores. Pasos: y, = 15 e y, = 15. 
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11166 31 46 7 22 37 52 13 28 43 4 


Nereo A A j2A A/A al 


É——_—_e 
E 


Ap 


19 34 49 10 25 40 


2 17 32 47 8 23 38 53 14 29 44 5 20 35 50 M 21 41 





3 18 3 48 
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ARROLLAMIENTOS SERIE-PARALELO 


En honor de su inventor son llamados arrolla- 
mientos de Arnold. Se caracterizan por tener va- 
rios circuitos derivados. 

Los arrollamientos Arnold pueden ser simples 
y múltiples. Estudiémoslos: 


A. DEVANADO ÁRNOLD SIMPLE 


La fórmula para estos devanados es la si- 
guiente: 


N=+C 


LE 


Y, + Y, = 


ES 


La letra C representa el número de circuitos 
derivados, número que debe ser siempre un nú- 
mero par. 

De la fórmula anterior deduciremos la del nú- 
mero de conductores: 
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9 24 39 54 15 30 45 6 21 36 51 12 27 42 


[Ayo AroAro Aro Ao AA rol yol| 





P | 
y (y, + Y) + C 
EJEMPLOS 


I. Devanado Arnold simple para dínamo tetra- 
polar con unos 25 conductores y cuatro circuitos 
derivados. 

Conductores por paso polar: 


25 
4 


='6 





Podemos tomar y, =5e y,=5 


24 


4 
N = —- (5+5)+4= 
> (5+5) + E 


Tomemos, en nuestro ejemplo, 24 conductores. 





E E 


a e SE 
AN 









evanado Arnol im ar 
namos tetrapola 24 to- 
res. Pasos: y, = 


Veamos ahora dónde deberán situarse las esco- 
billas. 


6 “116 11 € y MU: Y: 22 3.08s50Qu18923 4 9 14 19 24 5 10 15 20 





16 1 6 1.20 15 
AAA 
= 21. 2 7 12 17 22 E 
h 23 186 13 8 3 E 
/ A 
ví 9 M4 19 24 5 10 m 
ua circuitos os 
tro escobillas que poyan en 
gas. 


Il. Devanado Arnold simple para dínamo te- 
trapolar con seis circuitos derivados y un número 
aproximado de 40 conductores. 





Y 


3 1425369 20 31 415263710 213% 5 16 27 38 


KO 
Ne 





122336 17 28 


Tomamos pasos y, =1l e y, = 11 


50 
38 


Vamos a dibujar el esquema sobre la base de 
38 conductores. 


NMe= 





(11 + 11) + 6 = | 


Devanado Arnold simple para di- 
namo tetrapolar de N = 38 y pa- 
sos y, =1l e y, =1l. 


1122334718 292824358 19% 


PRA A ms 





Estudie la situación de las escobillas que apa- 
rece en la figura precedente. 

Como puede ver por el dibujo, hay seis escobi- 
llas que determinan seis circuitos derivados. Al 
situarlas sobre el colector (vea el esquema circu- 
lar) vemos que las escobillas 20—.31 y 18— 29 
quedan contiguas. Ello nos permite colocar una 
sola escobilla que pise al mismo tiempo las dos 
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delgas. También la escobilla 11— 38 puede abar- 
car la contigua. Observe que los conductores 20 y 
9, situados en la zona neutra, quedan en cortocir- 
cuito; no crean corriente. 

Las escobillas 8 — 19 y 21 — 10, correspondien- 
tes a delgas negativas, son también contiguas. 

En definitiva: la dínamo propuesta puede fun- 
cionar con cuatro escobillas. 


DEVANADOS ARNOLD MULTIPLES 


Estos devanados deben cumplir con unas con- 
diciones muy especiales que dificultan considera- 
blemente su planteo y realización. Veamos cuáles 
son estas condiciones: 

1. Todo devanado debe tener un número par de 
conductores y siendo un devanado múltiple la su- 
perposición de varios devanados simples. Antes de 
recorrer todos los conductores cerramos dos, tres, 
cuatro, cinco, etc., veces el devanado. Por tanto, 


N o N N 
la mitad G): el tercio G» el cuarto > etc., del 


número de conductorzs debe ser un número par. 
2. Es la más importante. La mitad de la suma 


Y, +Y ; : 
de los pasos E y la mitad del número de 


S 
/ 


Devanado Arnold doble para dína- 
mo tetrapolar de N =28 y pasos 
y =1e y,=5. 





N 
conductores 5 han de tener por máximo común 


divisor el número 2, 3, 4, 5, etc., según se trate 
de un devanado doble, triple, cuádruple, quíntu- 
ple, etc. 

3. Debe cumplirse la fórmula general del núme- 
ro de conductores: | 


N = 





> (y, + y2) + C 


EJEMPLOS 


I. Devanado Arnold doble para unos 30 con- 
ductores, cuatro circuitos derivados y dínamo te- 
trapolar. 
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Conductores por paso polar: 


30 
<< y Y 


4 


Tomaremos pasos y, =7 e y,=5 


N e (7+5) +4 | ab 
E +: + = 
2 Ñ 20 


Supongamos 28 conductores. ¿Cumplirá el de- 
vanado con las condiciones estipuladas? 
1. Como es un devanado doble, debe ser: 








N 28 
= número par. 





Cumple la primera condición. 


1 + 2 N 
2. El m.c.d. de AA y de —— debe ser 2. 
14 =2x7 
| » M.c.d. =2 
=P 3 | 


Cumple también la segunda condición. 
Deduciremos la situación de las escobillas des- 
arrollando independientemente los dos devanados. 








1 6 13 18 25 2 $ 4 21 26 5 0 Y 22 
AAVV pl y Y bEvanaco 
É——A— — o 
3 e 
A 
3 8 15 20 27 4 11 16 23 28 7 12 19 24 
HAMAS ll Alle Vy 2 oevnano 
a > 
— y 
II. Devanado Arnold triple para dinamo tetra- E al so] 210.1 
polar de unos 30 conductores y seis circuitos de- 1. Es un devanado triple y PS 4 NO Ue 
rivados, es número par. 
30 
Conductores por paso polar = ms 1 , y, + Y, 9+9 , N 30 ” 
Tomemos pasos y, =9 e y, =9. - - : 2 
4 42 2=3 0d 
N = — (94+9)6= | M.c.d. = 3 (devanado triple) 
- | 30 Bis 


De acuerdo con el enunciado deberemos consi- 
derar 30 conductores, siempre que se cumplan las 
condiciones imprescindibles. Veámoslo: 
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Se cumplen las condiciones. Podemos dibujar 
el esquema y estudiar la posición de las escobi- 
llas. 






y. = 9. 


ea Devanado Arnold triple para dina- 
RSS mo tetrapolar. N=30; y, =9 e 
1 10 19 28 7 6 25 4 13 22 3 1 21 30 9 18 27 6 15 24 





2 13 20 29 8 17 26 5 14 23 





Con este ejemplo cerramos una primera etapa 
en el estudio de las máquinas eléctricas; tema que 
es, sin duda, uno de los más apasionantes de cuan- 
tos deben ponerse a consideración del técnico. 


En la lección 6, al hablar de las instalaciones 
domésticas, vimos cómo, en la mayoría de los ca- 
sos, se practicaban con conductores al aire, en las 
distintas modalidades allí explicadas; o bien bajo 
tubo Bergmann en la mayoría de los casos que 
requerían una mayor protección. 


TUBOS DE ACERO 


Son los más generalizados en los casos que re- 
quieren una instalación con gran potencia mecáni- 
ca para los conductores, protección que no asegu- 
ra el empleo de tubos Bergmann o similares. Co- 
mo su denominación indica, estos tubos están 
formados por una tira de acero curvada en forma 
de tubo con su costura soldada; o bien por un 
tubo de acero sin soldadura obtenido por estirado 
del material. Las medidas, en cuanto a diámetro 
interior, son las mismas que se adoptan para los 
tubos Bergmann, al igual que sus longitudes. O 
sea: 9, 11, 13, 16, 23 y 29 mm de diámetro, por 
una longitud de 3 metros en todos ellos. 

La gran rigidez de este tubo, así como su gran 
resistencia a los golpes, le hace insustituible en las 
instalaciones para máquinas herramientas en las 
que el tubo aislante queda expuesto a golpes y a 
esfuerzos mecánicos en general. Asimismo es muy 
indicado :en aquellos casos en que el medio am:- 
biente expondría a los conductores a la acción de 
la humedad. Los tubos de acero permiten cumplir 
con las precauciones y reglas que citaremos más 
adelante. 

Los tubos de acero pueden montarse vistos O 
empotrados; sus uniones se efectúan por medio 
de manguitos roscados interiormente. En' conse- 
cuencia, los extremos de los tubos a unir deben 
llevar rosca exterior. 

Como puede intuir, la instalación de tubos de 
acero resulta mucho más cara y difícil que la ins- 
talación del fubo Bergmann, pues mientras que 
el corte de aquél se realiza con una simple nava- 
ja, aquí necesitamos disponer de un tornillo de 
cadena con mordaza especial para amarrre del 
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Instalaciones industriales 
Elementos de protección 
Tubos y cajas 


En las instalaciones industriales este campo 
queda ampliado, como veremos más adelante, tan- 
to en la variedad de conductores a emplear como 
en los tubos o sistemas de protección para los 
mismos. Se utilizan tubos de acero, de caucho, de 
hierro emplomado, etc. 


tubo. Este tornillo suele estar montado en un ban- 
co portátil; a falta de este tornillo puede recurrir- 
se a emplear un vulgar tornillo de banco dotado 
de mordaza para tubo. En cualquier caso, una vez 
fijados en el banco se cortan los tubos a las lon- 
gitudes deseadas utilizando una sierra de arco. El 
canto del tubo debe limarse para obtener una su- 





Banco o mordaza de amarre para serrar y roscar 
tubos de acero, 


perficie redondeada que no pueda herir los con- 
ductores cuando sean introducidos en su interior. 
Una vez cortados los tubos, deberán roscarse sus 
extremos en una longitud aproximada de 25 a 
30 mm, longitud que equivale a la mitad de la que 
tiene un manguito de unión, cuya longitud oscila 
de 50 a 60 mm según el diámetro del tubo. 





Otro modelo de mordaza para sujetar tubos de 
acero, especial para bancos de madera. 





Banco metálico con tornillo de cadena para el 
amarre de los tubos. 


MOLDEADO DEL TUBO DE ACERO 


Del mismo modo que como se moldeaba el 
tubo Bergmann con una tenaza especial para tal 
cometido, el tubo de acero puede moldearse dán- 
dole las curvas o figuras necesarias que la coní1- 
guración de los edificios precise para no dañar 
ninguno de sus elementos resistentes. Pero el mol- 
deo de los tubos de acero requiere un utillaje es- 
pecial curvador de tubos. Tal utillaje puede ser 
de sobre banco cuando queda sujeto a un banco 
portátil con mordazas intercambiables para cada 
diámetro del tubo. También puede ser de palanca 
portátil, dotada de mordazas especiales; una para Utillaje de acción mecánica para curvar tubos en 
cada diámetro de tubo, como en la modalidad de frio. 
sobre banco. 








Utillaje portátil de palanca para curvar tubos en 
frio, 


Utillaje con dispositivo neumático accionado ma- 
nualmente para curvar tubos en frío. 
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FIJACION DEL TUBO EN LAS PAREDES 


Una vez moldeado el tubo según el trazado re- 
querido, se fija a las paredes por los mismos pro- 
cedimientos empleados para el tubo Bergmann, o 
sea mediante tacos fijos a la pared sobre los cua- 
les se atornillan las bridas soportadoras del tubo, 
cuando la instalación se deja vista; o bien, sujeto 
con puntas dentro de las rozas practicadas en la 
pared, cuando se trata de tubos empotrados. Las 
puntas sirven de soporte provisional mientras no 
se proceda a la fijación definitiva que les da el en- 
lucido de yeso aplicado sobre el tubo. 

En las instalaciones donde se prevén trayectos 
largos o con muchas curvas, deberán colocarse 
cajas de derivación, cada tres o cuatro metros, 
para poder sustituir los conductores en caso de 
avería sin tener que levantar todo el enlucido que 


cubra el tramo afectado lo que ahorra trabajos. 

Ánte la posibilidad de que una instalación in- 
dustrial esté sometida a las variaciones de tempe- 
ratura que experimenta el ambiente, debe pensar- 
se en las posibles condensaciones de la humedad 
del aire interior de los tubos. Al efectuar el traza- 
do de la instalación de acero es aconsejable sus- 
tituir los tramos horizontales por un tramo incli- 
nado de muy poca pendiente, con el fin de que las 
posibles gotas de agua formadas al condensarse 
la humedad interior puedan escurrirse hacia la 
caja de derivación más próxima. Esta precaución 
evita no pocas averías que podrían derivarse de 
una humedad constante en un punto de los con- 
ductores, capaz de amenazar la permeabilidad de 
sus aislantes. 


UNION DE DOS TUBOS MEDIANTE MANGUITO 


Una vez roscados los extremos de los tubos de 
acero a empalmar, como antes dijimos, roscare- 
mos la punta de un tubo hasta cubrir la mitad 
de la longitud del manguito, y también la punta 
del otro tubo, por el lado contrario, de forma que 
cubra la otra mitad. Una vez atornillados los dos 
tubos al manguito, los extremos deben coincidir 
a tope. 

La unión entre tubos y manguito debe ser im- 
permeable; deben seguirse las mismas precaucio- 
nes que si se tratase de un tubo para conducción 
de agua. Sobre la rosca deberán colocarse unos 
hilos de cáñamo impregnados de minio de plomo, 
o cualquiera de las cintas de caucho sintético, ade- 
cuadas para este menester, que se hallan en el mer- 
cada. 





Unión de dos tubos mediante un manguito rosca- 
do. Observe que se han mecanizado los extremos 
para evitar cantos entrantes. La figura 1 represen- 
ta la solución incorrecta. 


Herramientas para el roscado de los tubos. O) 
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CAJAS DE DERIVACION 


Las cajas de derivación empleadas para las ins- 
talaciones con tubo de acero suelen ser metálicas, 
de aluminio, hierro fundido, acero laminado, etc., 
y adoptan las formas más diversas. Casi en su 
totalidad están dotadas de fichas de conexión si- 
milares a las que vimos en la lección 7 en los 
apartados dedicados a la descripción de cajas de 
derivación. Las cajas para instalaciones industria- 
les se diferencian de aquéllas en que sus tapas 
son de cierre hermético y en que las entradas de 
los tubos llevan manguitos especiales, o uniones 
roscadas especiales, en las formas que representa- 
mos en las figuras siguientes. 





Tubo: roscado directamente sobre la caja de deri- 
vación. El extremo del tubo se ha mecanizado. 


CAJA DERIVACION 





Unión de un tubo a la caja por medio de dos 
tuercas. El final del tubo debe mecanizarse. 


AS 
a 
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Tubo unido a la caja por medio de un manguito. 


7 - Electricidad IV 


En todas estas uniones entre tubos, o entre 
tubos y cajas de derivación, deberá ponerse espe- 
cial cuidado en redondear la punta de los tubos en 
la forma en que se expresa en la figura, a fin de 
no herir el cable. 





| pa 
oros 2 
ARISTA REDONDEADA 








Entrada de tubo directamente roscado a la caja 
con tuerca de bordes redondeados. 





Tubo unido a la caja por medio de una pletina 
roscada. 





Caja de derivación con cinco entradas para tubo 
de acero. 
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TUBOS DE HIERRO EMPLOMADO 


Estos tubos son una variante de los de acero. 
Están especialmente diseñados para todas las ins- 
talaciones que deban quedar sometidas a ambien- 
tes húmedos u oxidantes, como por ejemplo en 
fábricas de papel, textiles, etc. También es indi- 
cada su utilización en máquinas donde la insta- 
lación precise gran protección mecánica y al mis- 
mo tiempo quedar protegida de los líquidos que 
por fuerza se derraman sobre ella por causa de su 
situación forzosa en el conjunto mecánico. Tal 
es el caso de tornos, fresas, taladros, etc., refri- 
gerados con taladrina, que se derrama constante- 
mente sobre la máquina y pone en peligro la ins- 
talación eléctrica si no se han tomado las medidas 
oportunas. 

Este tubo es indicadísimo para instalaciones 
subterráneas que llevan conductores a máquinas 
herramientas, bien sea directamente empotrados 
en el suelo (cuando se trate de instalaciones nor- 
males) o bien sea montados en una zanja. En las 
instalaciones de este tipo el tubo se apoya en unos 
soportes traveseros de forma tal que permiten 
circular el agua o líquidos por debajo de él, evitan- 
do que el tubo esté constantemente en contacto 
con ellos. 

Como puede apreciarse en la figura, el canal 
del suelo se reviste de hormigón o mortero. Su 
fondo es inclinado a fin de que el agua que pueda 
circular por la canal se deposite en el canalillo 
especialmente practicado para tal fin. 

Como es natural, el canalillo de desagúe tiene 
la pendiente necesaria, además de las oportunas 
salidas de drenaje, para evitar que los líquidos se 
estanquen alcanzando el nivel del tubo. 

Los tubos quedan a una altura intermedia, su- 
jetos con grapas de fijación sobre unos soportes 
de pasamano, o hierros angulares, que previamen- 
te han sido inmovilizados en el canal 2 una altura 
conveniente y mantienen entre sí una separación 
aproximada de un metro. 


TUBOS DE CAUCHO O DE PLASTICO 


Estos tubos, que se encuentran en el mercado 
con los mismo diámetros y longitudes que los 
Bergmann, vienen a ser una variedad de los tubos 
anteriormente descritos, si bien su uso puede ser 
indistinto, para las instalaciones de tubos vistos o 
para instalaciones empotradas. Su uso se ha ge- 
neralizado mucho más en instalaciones empotra- 
das por la facilidad de moldeo, ya que en la mayo- 
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Tubo de hierro emplomado instalado en una. rega- 
ta con canalillo de desagiie. 1. Tubo. — 2. Tapa de 
hierro, madera, mamposteria, etc. — 3. Grapa de 
fijación. — 4. Soporte de apoyo. — 5. Canalillo de 
desagiie. 


Comercialmente se encuentra en las mismas 
medidas adoptadas en tubos normales de acero 
y Bergmann. 

Los conductores a introducir en los tubos de 
acero, o en los de acero emplomado, son conduc- 
tores especiales de doble vulcanización. Tales con- 
ductores se llaman NP o NT, Con estas iniciales 
se conocen los tipos más usuales. Existen mode- 
los similares. 

Aunque muchos instaladores suelen emplear 
conductores vulcanizados corrientes, o sea los del 
tipo IKB o sus semejantes, no deben recomendar- 
se en estas instalaciones, donde lo que se preten- 
de es obtener protección total contra ambientes 
húmedos. 


ría de los casos pueden adaptarse a los accidentes 
de la pared moldeándolos a mano sin el empleo 
de tenazas especiales. Algunas veces es necesario 
calentar el tubo, sobre todo cuando es de gran diá- 
metro, al objeto de facilitar su moldeo, que resul- 
taría deficiente en caso de hacerlo en frío. Para la 
fijación de los tubos a las paredes se emplean los 
mismos accesorios que para los tubos Bergmann. 


COLOCACION DE LOS CONDUCTORES EN LOS TUBOS 


Independientemente del tipo o característica 
de los tubos, los conductores se colocarán obser- 
vando las normas dadas en la lección 7 para la 
colocación de los conductores en tubos Bergmann. 
Queremos insistir en que los hilos deben colocar- 
se de un solo tramo entre caja y caja de deriva- 
ción, y en que no está permitido introducir con- 
ductores empalmados por el interior de los tubos. 
Tampoco debe aprovecharse toda la sección del 


tubo intentando llenarla de conductores, que de- 
ben entrar con holgura. 
Con el fin de facilitar la selección del tubo 


- a emplear en función del número de conductores 


y sección de los que han de introducirse en él, ce- 
rramos este capítulo con una tabla que da el tubo 
más apropiado para conductores vulcanizados 
IKB y NT de secciones comprendidas entre 1 y 
100 mm? y hasta 4 conductores por tubo. 


TUBOS BERGMANN, PLASTICO Y HIERRO EMPLOMADO 







Un conductor por 
tubo en montaje 








Sección de los 






conductores en mm2 


visto empotrado 
1 9 9 1 
16 9 1 11 
2 11 13 13 
4 1 13 16 
6'3 11 13 16 
10 13 13 16 | 
16 13 16 16 
25 16 16 23 
40 16 23 29 
50 23 23 29 
63 23 29 29 
80 29 36 48 
100 29 36 — 
* + 


Dos conductores 
en montaje 


visto empotrado visto empotrado visto empotrado 


Cuatro conductores 
en montaje 


Tres conductores 
en montaje 





13 13 16 16 
13 13 16 16 
16 16 23 23 
23 23 23 23 
23 23 23 23 
23 23 23 23 
23 23 29 29 
29 29 29 36 
29 36 36 36 
36 36 48 48 
36 48 48 48 
* * 


ELECTRICIDAD 


Devanados para dínamos 

Los devanados en la práctica 
Estudio del inductor 
Reóstatos 

Motores de corriente continua 
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Dínamos ll. Devanados imbricados simples y com- 
puestos. - El devanado más conveniente. El in- 
ductor. - Detalles constructivos de las dínamos. 


INTRODUCCION 


Esta lección es, en realidad, una continuación 
de los temas tratados en la anterior. Seguimos con 
el estudio de los generadores de corriente con- 
tinua: las dínamos, cuyo conocimiento pretende- 
mos completar. 

La ilación entre los temas de la lección ante- 
rior y los de la presente es absoluta; entre ambas 


DEVANADOS IMBRICADOS 


Los devanados de este tipo están sujetos a una 
sola condición por lo que se refiere al número de 
conductores. EL NÚMERO DE CONDUCTORES DE UN 
DEVANADO IMBRICADO DEBE SER, SIEMPRE, UN NÚMERO 
PAR. 





forman un «tratado de la dínamo» que compren- 
de sus principios, su estudio eléctrico y su cons- 
titución mecánica. 

Sigamos, pues, con el estudio que dejamos in- 
terrumpido por considerar que la extensión y 
dificultades de un tema requieren un límite y una 
clasificación. 


Existen dos tipos de devanados imbricados: 
simples y compuestos. 

Los devanados imbricados resultan mucho más 
sencillos que los ondulados (también es mucho 
más simple la condición que afecta al número de 
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conductores), lo que vamos a demostrar con al- 
gunos ejemplos. 


a) DEVANADO IMBRICADO SIMPLE 


La fórmula que regula estos devanados es ex- 
tremadamente sencilla, Véala: 


Y — Ya = ze 2 


EJEMPLO 1 


Devanado imbricado simple para dínamo bi- 
polar de 12 conductores. 

Tratándose de una dínamo con dos masas po- 
lares, es evidente que, en el inducido, el número 
de ranuras por cada paso polar será: 


12 
N = Ea = 6 conductores 







> 


e 









Sabemos que la diferencia entre el paso ante- 
rior y el posterior debe ser igual a + 2. Esta con- 
dición la mantendremos escogiendo dos números 
impares próximos a 6 y cuya diferencia sea 2. 


Tomemos, por ejemplo: 
Paso posterior y, =7 
Paso anterior y, = 5 

y) =:2 


También podríamos establecer el caso inver- 
SO, O sea: 


Paso anterior y, =7 y paso posterior y, =5, 
en cuyo caso será: y —y, =5—7=—2, 


Vea el esquema circular de este devanado, así 
como la situación de las escobillas. 


Devanado imbricado simple para dinamo bi- 
polar de 12 conductores y pasos y, =7 e 
y. =5 
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EJEMPLO 2 


Devanado imbricado simple para dínamo te- 
trapolar con 16 conductores. 

En este caso son cuatro los pasos polares a 
tener en cuenta, por lo cual el número de conduc- 
tores por cada paso polar será: 


16 
N = e = 4 conductores 


Sabumos que es condición indispensable que 








SY, 
N 


ES 
Ñ 


NW» 


NN 


Devanado imbricado simple para dinamo te 
trapolar de 16 conductores y =5 e y, = 3. 





Z7 


se cumpla que y, —y, = + 2. Como antes, esco- 
geremos dos números impares próximos a 4 y cu- 
ya diferencia sea 2. 

Digamos que es y, =5 e y,=3. Se cumple, 
en efecto que y, —y,=5—3=2. 

La expresión gráfica del devanado descrito es 
la que representa el segundo esquema de esta lec- 
ción, al que acompañan los gráficos que señalan 
la situación de las escobillas. 


















mol 1 2 
c mill 
lr 9 17 E 
[| 
. ] 
»s é 
y 
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hb) DEVANADO IMBRICADO MÚLTIPLE 


Son aquellos devanados imbricados que antes 
de recorrer todos los conductores se cierran dos 
o más veces. 

Creemos que no hace falta insistir sobre esta 
definición, dado que es similar en todo al caso de 
los devanados ondulados múltiples que hemos es- 
tudiado. 

La fórmula que rige estos devanados también 
es extremadamente sencilla: 


Y —y.= +20 


La letra O representa el número de circuitos, 
o sea, el número de veces que se cierra el deva- 
nado. 

En estos devanados debe cumplirse una única 
condición, cuyo enunciado parece un poco jero- 
elífico, pero que, en realidad, es algo sumamente 
sencillo: 

LA CANTIDAD QUE EXPRESA LA MITAD DEL NÚMERO 
DE CONDUCTORES DEBE SER UN MÚLTIPLO DE OQ. 

Esto quiere decir que para un devanado doble 
(será O = 2) el número de conductores debe ser 
uno de éstos: 


8, 12, 16, 20, 24,28, 32, eto. 





Observe cómo son, en efecto, el doble de los 
múltiplos de 2 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc.). 

De acuerdo con la condición establecida, el 
número de conductores de un devanado imbrica- 
do triple (Q = 3) deberá ser 6, 12, 18, 24, 30, 36, 
42, etc., que son el doble de los múltiplos de 3 
(.6,9-12. 15, 18; 21, ete.) 


Pasemos a los ejemplos. 


EJEMPLO 1 


Proyectar un devanado imbricado doble para 
dínamo tetrapolar de 32 conductores. 
El número de conductores por paso polar 
será: 
32 
N = =P = 8 conductores 


Para determinar y, e y,, tomemos dos núme- 
ros impares próximos a 8 y cuya diferencia sea: 
Y —Y¿=20=2x2=x4 

Estos números pueden ser 11 y 7, puesto que 
11—7 =4, sd 
Por tanto, los pasos de la dinamo serán 
y =lley,=7 


Devanado imbricado doble para dinamo te- 
trapolar de 32 conductores. 


Vea los esquemas y observe que, en este deva- 
nado, las escobillas positivas de los dos circuitos 


vas. Podemos, pues, poner sólo cuatro escobillas, 
como demuestran los dos últimos esquemas de 














a, e 
(1)- 
"rd " 


Esta dinamo puede funcionar con cuatro únicas escobillas. 





son contiguas dos a dos, lo mismo que las negati- esta serie. 
Ir 3 25 32 17 24 12 
ISI ABI A 
1,0or devanado 
y 3 8 a 33 Ñí 19 26 15 22 '“" 10 7 1 
E pas E || 
o 
6 , j 2.2 devanado 
29 4 25 32 29 4 25 32 
[| A Il] B 
3 1 12 5 il 8 1 12 5 , 
|| || 
13 20 9 16 *24 17 20 21 
|| || 
24 17 20 21 Ao 27 2 23 so 1 E 
|| || V 
6 31 10 3 13 20 9 12 
[| || | 
27 2 23 30 24 17 20 21 3 
|| || 
22 15 26 19 
[| 
11 10 7 14 
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¿CUAL ES EL DEVANADO MAS CONVENIENTE? 


Entrando directamente en materia, sin rodeos 
de ninguna especie, contestemos la pregunta que 
constituye el título inmediato. 

DEBEN USARSE, PREFERENTEMENTE, DEVANADOS ON- 
DULADOS. Es así por una razón fácil de compren- 
der: en los devanados ondulados sucede que en 
cada sección inducida, en cada circuito derivado, 
intervienen conductores situados en todos los po- 
los de la dinamo, De esta forma, si hay alguna 
irregularidad que pueda afectar al campo inductor 
(defectos en la culata, irregularidades en los en- 
trehierros, etc.) queda compensada porque reper- 
cute en todos los circuitos derivados. 





En un devanado imbricado, los conductores de un 
circuito derivado quedan sometidos a la accion de 
un solo campo polar. 


LOS DEVANADOS EN LA REALIDAD 


Por el momento no nos hemos movido de un 
plano teórico, suponiendo que el devanado del in- 
ducido estaba formado por un conductor en cada 
ranura. Gracias a este supuesto teórico nos hemos 
familiarizado con los devanados, cosa que no deja 
de tener su iinportancia; pero si deseamos dejar 
lo puramente teórico para alcanzar la realización 
práctica de un devanado, deberemos superar dos 
escalones; uno de indole teórica y otro de natura- 
leza práctica. 

Ante todo, digamos que los devanados teóri- 
cos que hemos descrito serían suficientes para de- 
mostrar que estamos ante soluciones ciertas. Es 
decir: si con un hilo de cobre aislado y nos en- 
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En cambio, los devanados imbricados están 
formados por circuitos derivados cuyos conduc- 
tores quedan situados en un solo campo polar. 
Cuando uno de estos campos tiene algún defecto, 
las irregularidades que origina repercuten sobre 
un solo circuito derivado, dando lugar a corrien- 
tes distintas, lo que aumenta de modo considera- 
ble las corrientes de Foucault. 

Puede comprobar ambas circunstancias en los 
muchos ejemplos de devanados que hemos dado 
a lo largo de la lección que nos precede y en la 
que ahora nos ocupa. 


En un devanado ondulado cada circuito derivado 
está formado por conductores sometidos a la ac- 
ción de todos los campos polares de la dinamo. 


tretenemos en obtener sobre un paquete de plan- 
chas uno cualquiera de los devanados estudia- 
dos, conseguiríamos el inducido de una dinamo 
que funcionaría. El inconveniente, empero, esta- 
ría en que la corriente obtenida resultaría tan dé- 
bil que su aprovechamiento práctico sería limita- 
disimo. 

Hace falta aumentar la corriente. La solución 
más inmediata consiste en multiplicar el número 
de conductores activos, lo que, en contra de lo 
que puede parecer, se hace de la forma más sen- 
cilla que pueda imaginarse: 

Vea las dos figuras inmediatas y advierta que 
la primera representa lo que hemos hecho hasta 


ahora en materia de devanados: pasar un alam- 
bre, un conductor activo, por cada ranura corres- 
pondiente. En el caso que ilustra la figura, hemos 
pasado el conductor por la ranura; de aquí lo 
hemos llevado a la ranura 5 y, a través de una 
delga del colector, a la ranura 11. 

La segunda figura simboliza nuestra primera 
idea para la solución del problema planteado. Una 
vez pasado el conductor de la ranura 1 a la 5, 
enrollamos varias espiras que pasen también por 
las ranuras 1 y 5, antes de ir en busca del colec- 
tor. Después, pasaríamos el hilo por la ranura 11 
y repetiríamos la operación. Es decir: haríamos 
otra bobina. 

Hemos definido el concepto de bobina y con 
ello se ha multiplicado considerablemente el nú- 
mero de conductores activos. 

La solución parece estar en conseguir un indu- 
«cido de gran diámetro para poder ubicar en sus 
ranuras muchas bobinas de varias espiras. Es una 
solución, desde luego; pero tiene un límite im- 
puesto por el tamaño del inducido, que no puede 
rebasar ciertas medidas, como veremos más ade- 
lante. 

Por una parte nos interesa un aumento del nú- 
mero de conductores activos; por otra, no po- 
demos aumentar indefinidamente el tamaño del 
inducido. Digamos, más bien, que este tamaño 
tiene unos límites moderados. ¿Cómo conjugar 
ambos intereses? 

Llegamos a un nuevo eslabón, donde se entra 
ya en soluciones que pertenecen a la realidad de 
los devanados: 

REDUCIMOS A LA MITAD EL NÚMERO DE RANURAS Y 
MANTENEMOS EL MISMO NÚMERO DE CONDUCTORES AC- 
TIVOS PRACTICANDO EL ARROLLAMIENTO EN DOS CAPAS. 

Hemos dicho que estamos a una paso de la 
solución práctica de los devanados. Veamos cómo 
llegamos a ella a través de un proceso que nos 





Arrollamiento con una sola capa. Es lo que co 
rresponde al planteo teórico del devanado. 








haga ver la transición entre el planteo teórico de 
un devanado y su solución real. 

Tomaremos, como ejemplo, el caso de una di- 
namo tetrapolar de 24 conductores con arrolla- 
miento ondulado simple y pasos y, =5 e y, = 5. 


me 





Esta figura representa el devanado anterior, solu- 
cionado en dos capas. Vea cómo el número de 
ranuras se ha reducido a la mitad. 
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Ante todo, consideremos su devanado teórico. 









Devanado teórico de una dinamo te- 
trapolar con 24 conductores, arrolla- 
miento ondulado simple y pasos y, = 5 
e y, =5. 


Lo que nos proponemos, recuérdelo, es pasar CONDUCTOR 


del arrollamiento teórico al bobinado real del in- 
ducido. Vamos a dar el primer paso. En vez de 
un solo conductor por ranura, haremos pasar por 
ellas lados de bobina. Estas bobinas seguirán, des- 
de luego, la pauta dada por el esquema teórico. 

Por ejemplo: 

Por la ranura 1 entrará el hilo de la primera 
bobina, hilo que penetrará en la ranura 6 (vea 
el esquema teórico) para volver de nuevo a la 1. 
Es decir: la primera bobina se enrollará entre 
las ranuras 1 y 6, de modo que lo que antes era 
un solo conductor es ahora el lado de una bo- 
bina. 

Con esta modificación el esquema teórico del 
devanado se convierte en lo que podemos llamar, Lo que en teoría es un conductor se nos convier- 
para entendernos, el esquema de los bobinados. te en el lado de una bobina. 
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En este nuevo esquema los números encerra- 
dos en un círculo corresponden al número de la 
bobina. Así, podremos hablar de la bobina 5 y 
distinguirla de las demás. Es decir; se trata sim- 
plemente de una forma de denominar las bobinas. 

Se trata, ahora, de unir en forma conveniente 
las entradas y salidas de las bobinas. Y lo con- 





Y 
” y _N 
SS, 


Esquema de los bobinados de la dinamo que nos ocupa. 


veniente es seguir el esquema teórico expuesto. 

Uniremos la bobina 1 con la 6 conectando 
la salida de la primera (S,) con la entrada de la 
segunda (E,); la salida de la bobina 6 (S,) se 
conectará con la entrada E,, de la bobina 11 y 
así sucesivamente, siguiendo lo que indica el es- 
quema teórico, 


11 


Habremos obtenido doce conexiones, que sol- 
daremos a las delgas del colector de acuerdo con 
lo que indica el gráfico adjunto. 


A 


(12) 





Esquema de las bobinas con la indicación de las conexiones a las delgas. 


Vamos a dar un nuevo paso: la reducción a la 
mitad del número de ranuras. 

Para ello prepararemos un inducido con doce 
ranuras (la mitad del número de conductores teó- 
ricos) y en cada una de dichas ranuras alojare- 
mos un lado de bobina, siguiendo el orden que 
establecemos a continuación (vea también los di- 
bujos que ilustran este paso): 
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En el fondo de la ranura 1 alojaremos el lado 
de la bobina (10) que antes se alojaba en la ra- 
nura 24. En la parte superior de esta misma ra- 
nura 1, pondremos el lado de la bobina 1. En la 
ranura 2, y en su fondo, se ubicará un lado de la 
bobina 11 que antes estaba en la ranura 2; en- 
cima, se situará el lado de la bobina 2 que antes 
se alojaba en la ranura 3. Etc. 


Sección esquemática de una dinamo con 24 conduc- 
tores activos bobinados en dos capas sobre paquete 
de chapa con doce ranuras. 


Esta sería una vista por el 
lado opuesto al colector. Lo 
que vemos de las bobinas es 
su lado posterior. Plegando 
las bobinas (rebatiéndolas 
sobre el núcleo del inducido) 
según lo que indican las fle- 
chas, el lado superior de 
cada una de dichas bobinas 
se alojará en la parte exte- 
rior de la ranura que le co- 
rresponde. Habremos obteni- 
do un devanado tal y como 
se ejecuta en la realidad. 


8 . Electricidad Iv 








113 





Las bobinas se preparan por separado, enrollando el hilo sobre pirzas de 
madera (u otro material) calculadas para obtener el hueco de espira nece- 
sario al inducido que se trata de devanar, 


REACCION DEL INDUCIDO 


¡Qué bien!, ¿verdad? Hemos terminado el es- 
tudio del inducido en sus partes fundamentales, 

Pues no; no lo hemos dicho todo, porque la 
electricidad tiene su duende, especializado en pro- 
porcionar complicaciones que nadie desea. Algo 
sucede, en efecto, en el caso de los inducidos de 
las dínamos. 

Hemos visto cómo el campo magnético induc- 
tor, que va de norte a sur, atraviesa el inducido, 







A 


ADV 


E 
OQ 


| 





LINEA 
NEUTRA 


FLUJO INDUCTOR 


El flujo inductor que atraviesa el inducido, crea en 
sus espiras una corriente inducida. 
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en cuyos conductores aparecerá la correspondien- 
te corriente inducida. 

Piense en una cosa: el inducido, en definitiva, 
es una masa de chapa magnética con una serie 
de conductores devanados sobre ella. Cuando por 
estos conductores circula una corriente, ¿no será 
lógico que el conjunto se comporte como un elec- 
troimán? En efecto: el inducido crea su propio 
flujo magnético. 





FLUJO DEL INDUCIDO 


Las corrientes inducidas que circulan por los con- 
ductores del inducido hacen que éste se comporte 
como un electroimán. 


En consecuencia, tendremos dos flujos (Hujo 
inductor y flujo creado por el inducido) que se 
influirán mutuamente con un resultado perjudi- 
cial al buen funcionamiento de la dinamo: se al- 
tera el curso del flujo inductor. , 

Este fenómeno se llama REACCIÓN DE INDUCIDO. 
Se han ideado ingeniosos dispositivos para evitar 
sus efectos nocivos. 

Los efectos inmediatos de esta desviación del 
campo inductor producida por la reacción de in- 
ducido son: 

| Aumentar las pérdidas en el hierro, tanto 
en el inducido como en el inductor. 

2. La distorsión del campo inductor favorece 
la formación de chispas en las escobillas, que pue- 
den destruir a ellas mismas y al colector. 

3.” Esta misma distorsión del campo produce 
una caída de tensión en la máquina que disminu- 
ye su f.e.m. 


AE 


| 
| 





Este es el efecto final de la reacción de inducido: 
alterar el curso del campo inductor. 


POLOS DE CONMUTACION Y DEVANADOS DE COMPENSACION 


Para evitar los inconvenientes citados se han 
creado dos dispositivos electromagnéticos, que 
son los POLOS DE CONMUTACIÓN y los DEVANADOS DE 
COMPENSACIÓN. 

Los polos de conmutación son dos polos auxi- 
liares que se colocan entre los polos principales 
y cuya misión es neutralizar parte del flujo del in- 
ducido; concretamente, la parte central. 


Queda por eliminar la parte superior e infe- 
rior del flujo, aquella que produce distorsión en 
los entrehierros. Si bien esta parte del flujo del 
inductor es la menos intensa, conviene neutrali- 
zarla. Para ello se recurre a los devanados de 
compensación, que se alojan en unas ranuras prac- 
ticadas exprofeso en las masas polares. 










FLUJO NEUTRALIZADO 
CON LOS DEVANADOS 
DE COMPENSACION 





FLUJO NEUTRALIZADO 
CON LOS POLOS 
DE CONMUTACION 


== == 
me 
===" 


El devanado de compensación neutraliza las partes 
del flujo del inductor que afectan los entrehierros 
de las masas polares. 


Los polos de conmutación neutralizan la parte cen- 
tral del flujo creado por el inducido. 
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CHISPAS EN EL COLECTOR 


Hemos dicho que uno de los efectos de la reac- 
ción de inducido era favorecer la formación de 
chispas en el colector, cuya aparición es una con- 
secuencia natural del fenómeno de la conmuta- 
ción que, en líneas generales, vamos a describir. 

Sabemos que las escobillas tienen la misión 
de recoger la corriente que se crea en los circui- 
tos derivados del inducido cuando sus conducto- 
res atraviesan las zonas influidas por el campo 
magnético inductor. Esta corriente se recoge a 
partir de la delga correspondiente. Esta cuestión 
nos es de sobra conocida. 


ESCOBILLA 
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La eliminación de los efectos debidos a la 
reacción del inducido se consigue al colocar am- 
bos dispositivos (polos de conmutación y devana- 
dos de compensación) formando parte del con- 
junto de la dinamo. 


Vea el inductor de una dinamo tetrapolar con po- 
los de conmutación y devanados de compensación. 


Veamos en qué consiste el fenómeno de la con- 
mutación por cuya causa aparecen chispas en el 
colector. Intentaremos explicarlo por medio de 
una serie de gráficos convencionales en los cua- 
les reducimos la representación gráfica de cada 
circuito derivado a un simple trazo. Es decir: 
simplificaremos a un solo conductor lo que en 
realidad es un circuito derivado. Vea los gráficos 
y lea los epígrafes que los acompañan. 

A la vista de este proceso, lo lógico es pensar 
que el paso de la delga 2 frente a la escobilla se 
efectuará sin chispas, puesto que se conmuta un 


_ CIRCUITOS 


DERIVADOS 


E 


Instante a. 

El esquema «representa el instante en 
que la escobilla hace contacto con la 
delga 1 exclusivamente. La delga re- 
coge la corriente de un circuito deri- 
vado cualquiera. 


CORTOCIRCUITADO 
SE ESTA CONMUTANDO 


Aaa Instante b. 


La escobilla está en contacto con las 
delgas 1 y 2. Uno de los circuitos de- 
rivados queda en cortocircuito, por él 
no pasa corriente. 


circuito sin corriente. Sin embargo, la realidad 
es otra: en mayor o menor proporción, se pro- 
ducen chispas. ¿Pqr qué? 
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Ésta es una observación importante: por el 
circuito en conmutación pasa una corriente va- 
riable que invierte su sentido según la mayor o 


La escobilla recoge todas las corrien- 
tes en la delga 1. 


La escobilla entra en contacto con la 
delga ec, pero en el instante considera- 
do se apoya mucho más en la delga 1 
y la corriente tiende a pasar por esta 
zona de mayor contacto. Lo que ocu- 
rre es que la corriente procedente de b 
se bifurca. Parte de ella atraviesa la 
delga 2 y parte corre a través del cir- 
cuito en conmutación saliendo por la 
delga 1. 


La escobilla se apoya por igual sobre 
las delgas 1 y 2. La corriente de a y 
de b pasan a la escobilla a traves de 
las delgas. El circuito central queda 
cortocircuitado. 


Estamos ahora en un instante seme- 
jante al segundo de los considerados, 
pero de efectos diametralmente opues- 
tos. Por el circuito en conmutación 
circula una corriente de sentido con- 
trario. 
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menor sección de escobilla que se apoye en las 
delgas. Esta corriente variable produce fenóme- 
nos de autoinducción que ocasionan una extra- 
corriente de ruptura cada vez que la escobilla 
pasa de una escobilla (la 1 por ejemplo) a la con- 
tigua (la 2), Es precisamente esta extracorriente 
de ruptura la que motiva la aparición de chispas 
en el colector. 

Para eliminarlas se desplazan un poco las es- 
cobillas por fuera de su línea teórica. Con ello 
se consigue que el circuito cortocircuitado esté 
sometido a un flujo que haga nacer en él una co- 
rriente contraria a la corriente de autoinducción 
que hemos descubierto. 


EL INDUCTOR 


Llamamos inductor al conjunto de elementos 
destinados a crear y a canalizar el flujo magné- 
tico que induce corrientes en los arrollamientos 
del inducido. En esencia, el inductor propiamente 
dicho está formado por dos partes: culata y ma- 
sas polares. 

La culata únicamente sirve de comunicación 
entre los flujos magnéticos que recorren los po- 
los y por ella sólo circula la mitad del flujo que 
recorrre las masas polares. No se trata, pues, de 
una pieza que por fuerza haya de ser de material 
altamente magnético. 

Las culatas de las dínamos pueden ser de hie- 
rro, fundición, acero, etc. 

El acero tiene la ventaja de permitir induccio- 
nes más altas, lo que permite construir culatas 
de menor volumen y peso. Para dínamos peque- 
ñas se prefieren culatas de fundición (más eco- 
nómica que el acero) o el acero fundido, dada su 
facilidad de moldeo y la reducción de peso y vo- 
lumen que puede representar su mayor inducción 
magnética. 

Las culatas para grandes dínamos, de cons- 
trucción especial, suelen ser de acero laminado 
y fabricación soldada. 

Formando una sola pieza con la culata encon- 
tramos los apoyos para el anclaje de la máquina 
sobre el terreno, así como el asiento de la caja 
de bornes, de la que hablamos algo más abajo. 

En la parte interior de la culata se encuentran 
los alojamientos preparados para recibir las ma- 
sas polares o núcleos, que se fijan a ellos por me- 
dio de tornillos. 

Los núcleos suelen construirse con un empl- 
lado de chapa magnética cortada en una o dos 
piezas. Depende de si la expansión polar del nú- 
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Sin embargo, lo normal es que en el cálculo 
de dinamos se tenga en cuenta este fenómeno 
dando al colector las dimensiones convenientes. 
Así, vemos muchísimas dínamos que funcionan 
sin chispas sin necesidad de desviar las escobi- 
llas. 

Hasta aquí lo que concierne al estudio técni- 
co de las partes constitutivas de una dinamo. 
Desde un punto de vista teórico, tenemos ya una 
idea muy exacta de la forma de actuar de estos 
generadores de corriente continua. 

Sigamos ahora con el estudio de la dinamo, 
pero enfocado desde un punto de vista construc- 
Livo. 


Masas polares 


Culata 





El inductor está formado por la culata y las ma- 
sas polares. 





NUCLEO 


PE 


EXPANSION POLAR 


Núcleo de chapas de una sola pieza. 





NUCLEO 






EXPANSION POLAR 


Núcleo de chapas de dos piezas. 







NUCLEO 
MACIZO 


EXPANSION POLAR 


Núcleo macizo con expansión polar de chapa. 
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Sistema inductor de una dinamo grande. La pie- 
za polar va provista de ranuras para el arrolla- 
miento de compensación. 





cleo y el núcleo propiamente dicho quedan o no 
recortados en un mismo tipo de plancha. 

En los núcleos de dos piezas es posible que 
el núcleo propiamente dicho sea macizo. En este 
caso se le da forma circular, detalle que hace más 
fácil la construcción de las bobinas. 

Las expansiones polares, cuando son indepen- 
dientes, se fijan al núcleo por medio de tornillo. 


Fragmento del sistema inductor de una gran má- 
quina de corriente continua. 





inductor de una dinamo 


Fragmento del sistema 
de poca potencia. 
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DANZA 


Gran culata de fundición, construida en dos partes. 


PLACA DE BORNES 


Para su conexión a la red, las dínamos llevan 
una placa con espárragos roscados donde se esta- 
blecen las distintas conexiones posibles. Esta pla- 
ca, llamada PLACA DE BORNES, permite las formas 
de conexión que se citaron anteriormente; todo 
depende de cómo se relacionen los seis bornes 
que normalmente lleva. 

Vea estos esquemas que nos sirven de ejem- 
plo. 
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Caja de bornes. 


Dinamo con los seis bornes de su placa de bornes. 













Dinamo compund conexión corta equivalente a una 
dinamo autoexcitada. 


Las formas dadas a estos bornes de conexión 
pueden ser muy variadas. En síntesis están for- 
mados por un espárrago roscado que atraviesa 
la pared de la culata, de la que se aísla gracias 
a la protección de un tubo de material dieléctri- 
co. Los extremos exterior e interior de la varilla 
llevan sendas piezas aislantes, sobre las que se 
apoyan las tuercas que constituyen el verdadero 
borne de conexión. 

Los espárragos suelen ser de latón y tener un 
diámetro adecuado a la densidad de corriente que 
deben soportar. 

Para evitar contactos fortuitos, las placas de 
bornes quedan protegidas por una caja dimen- 
sionada con generosidad que, normalmente, se 
atornilla sobre la misma culata. 


Sección de un borne de conexión para dinamo. 


Dinamo serie con excitación 
independiente. 
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Conductor 
interno de 
Conexión al la dinamo 
circuito exterior 


Placa aislante 
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ESCUDO Y PORTAESCOBILLAS 


Fijas a la culata, y dando forma externa a la 
dínamo, encontramos dos tapas o escudos cuya 
misión funcional es sostener el eje del inducido 
y el puente que soporta los dispositivos porta- 
escobillas. 

La forma de los escudos es variadisima, cosa 
lógica si consideramos que son las piezas que for- 
man la envolvente de la máquina. Es natural que 
su plástica (admita la palabra) depende del sen- 
tido estético del diseñador y de las tendencias del 
momento. 

En ambas tapas o escudos se alojan los cojl- 
netes que soportan el eje. El escudo correspon- 
diente al lado del colector lleva acoplado el dis- 
positivo que soporta las escobillas. 

PORTAESCOBILLAS; éste es el nombre del dispo- 
sitivo que hemos citado. En él podemos distin- 
guir dos partes esenciales: el collar y el portaes- 
cobillas propiamente dicho. 

De la situación relativa de estos elementos 
le informa con mucha claridad el esquema adjun- 
to. Vea que se trata de una representación un 
tanto convencional, pero que cumple el fin per- 
seguido: demostrar la situación del collar y por- 
taescobillas en relación con el escudo que cubre 
el colector. 

Observe que el collar o puente sirve de apo- 
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yo a los portaescobillas. Su forma varía según el 
tipo de dinamo al que corresponda. Asi, en las 
dínamos que carecen de polos auxiliares, y debi- 
do a la distorsión del campo inductor, debe bus- 
carse la posición de las escobillas que resulte más 
conveniente para facilitar la conmutación; ade- 
más, esta posición será distinta según la carga. 
De ahí que el collar o puente sea giratorio para 
que pueda deslizarse sobre una superficie meca- 
nizada en el interior del escudo. 

En las dínamos con polos auxiliares y devana- 
do de conmutación las escobillas pueden ser fijas, 
en cuyo caso el puente es una pieza inamovible 
e incluso solidaria de la tapa o escudo. 

Las pequeñas dínamos tetrapolares carecen de 
puente; el mismo escudo lleva dos taladros prac- 
ticados a la profundidad correspondiente al co- 
lector y en cuyo interior se ubica la escobilla. Un 
muelle, cuya compresión puede variar un torni- 
llo que actúa a modo de tapón del taladro por- 
taescobillas, regula la presión de la escobilla so- 
bre las delgas del colector. 

Los portaescobillas son dispositivos, muy in- 
geniosos a veces, destinados a alojar la escobilla 
en su interior oprimiéndola contra el colector. 
Llevan también la conexión que relaciona la esco- 
billa con el circuito interior de la dinamo. 


Tapón roscado para regular 
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LAS ESCOBILLAS 


La escobilla es el agente colector de las co: 
rrientes qué se crean en el devanado y las trans- 
mite al circuito exterior. 

Su nombre proviene de la primitiva estructu- 
ra de este elemento, que no era otra cosa que un 
mechón de alambre de cobre que barría la super- 
ficie del colector como una pequeña escoba; ac- 
tuaba, realmente, como una escobilla. 

El nombre ha quedado; pero su forma en na- 
da recuerda aquella pequeña escoba de antaño, 
que entre otros inconvenientes contaba el de des- 
gastar rápidamente las delgas del colector. 

Se buscaron otros materiales menos duros y 
con buena conductividad y acabó por llegar el 
carbón de retorta y el grafito. 

Modernamente se han ensayado y se emplean 
con éxito escobillas formadas por una mezcla de 
polvo de cobre, grafito y carbón de retorta. 

Escoger la escobilla más adecuada a cada caso 
no es cosa fácil; todo lo contrario, es tarea que 
requiere múltiples ensayos. Por regla general, 
cuanto mayor es la máquina más cuidado requie- 
re la elección de las escobillas oportunas para su 
regular funcionamiento. Es así por cuanto el ma- 





1. Portaescobillas para pequeños motores. 
2. Portaescobillas tipo radial. 
3. Portaescobillas tipo inclinado. 





vor tamaño de la máquina corre parejo con ma- 
yores problemas de conmutación, 

Las escobillas suelen ser cuerpos prismáticos 
de sección rectangular, cuya superficie depende 
de la intensidad que deba soportar la escobilla. 
Los constructores acostumbran informar sobre 
la capacidad de carga admisible en cada escobi- 
lla. Esta capacidad de carga se da en amperios 
por centímetro cuadrado. 

Vea en esta breve tabla los valores medios de 
la capacidad de carga según la sección de la es- 
cobilla. 


Sección Capacidad de carga en A/cm.? 
de la : - 
escobilla Escobilla Escobilla 
de carbón de cobre y grafito 
Hasta 4 cm.? 5 20 
De 4 a 8 cm.? 4 16 
De 8 a 12'5 cm.? 3 12 
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Cuando la intensidad es muy elevada (lo que 
implicaría el empleo de grandes escobillas) se re- 
suelve el problema conectando en paralelo varias 
escobillas de pequeña sección. Esta solución, em- 
pero, tiene unos límites impuestos por las difi- 
cultades constructivas y su lógica consecuencia: 
considerable gravamen económico, 

Algunos tipos de escobillas llevan incorpora- 
do el cable de conexión, muy flexible para no en- 
torpecer los movimientos longitudinales de las es- 
cobillas producidos por posibles irregularidades 
del colector. Para evitar contactos entre este ca- 
ble y otras partes metálicas de la dinamo, suele 
recubrirse con perlinas de porcelana o material re- 
fractario. 






PORTAESCOBILLAS 


ESCOBILLA 





COLECTOR 


Escobilla para corrientes debiles. La corriente se 
transmite a través del portaescobillas. 


Las escobillas con cable acostumbran emplear 
se para transmitir corrientes de considerable in- 
tensidad. Cuando las corrientes son muy débiles 
el conductor es el mismo portaescobillas. 





Escobilla de carbón de sec- 
ción rectangular. 





Para corrientes fuertes, la corriente se transmite 
casi en su totalidad a través del cable de conexión 
solidario con la escobilla. 


Otro detalle: para asegurar un perfecto con- 
tacto entre la escobilla y su portaescobilla suele 
rodearse la primera de una capa de cobre apli- 
cada por medios electrolíticos. 


CORRECTA POSICION DE LAS ESCOBILLAS 


Para el buen funcionamiento de una dinamo 
es indispensable que las escobillas trabajen en 
condiciones óptimas, tanto en lo que atañe a su 
ajuste con el portaescobillas como a su fricción 
con el colector. 

La escobilla debe ajustar perfectamente con 
las paredes interiores del portaescobillas, de mo- 
do que no exista apriete ni tampoco una holgura 
excesiva. 

Una escobilla que entre con apriete en el por- 
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taescobillas (lo que no permitiría su libre despla- 
zamiento) provocaría contactos defectuosos con 
el colector; se producirían chispas que lo desgas- 
tarían con rapidez. 

Una escobilla que penetre con holgura en el 
portaescobillas pronto ofrecerá dos claras super- 
fices de agarrotamiento. 

Para evitar este agarrotamiento se recomienda 
que la escobilla sobresalga del portaescobillas tan 
sólo lo que es indispensable para asegurar el con- 


e 
- 


— 


PAN 


COLECTOR 


Escobilla demasiado apretada con su portaescobi- 
llas. El contacto es deficiente y se producen chis- 
pas que deterioran rápidamente el colector. 


tacto y los posibles desplazamientos. Por lo gene- 
ral son suficientes dos milímetros de longitud. 

La presión que debe ejercer la escobilla sobre 
el colector es del orden de 150 gr/cm?, presión que 
debe ser lo más constante que se pueda aun en el 
caso de que la escobilla haya sufrido ya un gran 
desgaste. Esta presión se consigue gracias a un 
muelle que lleva el portaescobillas, como ya he- 
mos dicho. 

También hemos hablado de que, en determina- 
das condiciones, conviene multiplicar el número 
de escobillas. En estos casos, la lógica más ele- 
mental recomienda que unas queden desplazadas 
de otras en el sentido del eje de la máquina para 
que el desgaste del colector sea más uniforme. 

Digamos, finalmente, que la posición de las es- 
cobillas respecto del colector puede ser radial (su 
eje de simetría coincide con un radio del colec- 
tor) o inclinada (cuando no se cumple la anterior 
coincidencia geométrica). La posición radial es pro- 
pia de las máquinas que pueden variar el sentido 
de su rotación (motores); y la inclinada es propia 
de máquinas cuyo sentido de rotación es siempre 
el mismo: dínamos. 





ESCOBILLA 








AGARROTAMIENT 


N 





Escobilla demasiado holgada. Puede agarrotarse, lo 
que provocará su rotura o la repetición del caso 
anterior. 


La parte saliente de la escobilla no debe sobrepa- 
sar (generalmente) la longitud de 2 mm. 





Desplazamiento axial de las escobillas para favo- 
recer un desgaste uniforme del colector. 





ESCOBILLA 
INCLINADA 
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EL COLECTOR 


Tratamos ahora la descripción, desde el pun- 
to de vista constructivo, del más delicado elemen- 
to de la dinamo, precisamente por la complejidad 
de su estructura. Nos referimos al colector. 

La primera figura de este apartado representa 
lo que podría ser un colector rudimentario. En 
teoría no hay nada que objetar; pero ya se com- 
prende que técnicamente no ofrece ninguna garan- 
tía, puesto que las escobilias no harían con él un 
contacto seguido y uniforme, sino que este contac- 
to sería discontinuo; a saltos. 

Las delgas modernas son piezas de cobre elec- 
trolítico de buena calidad, cuya sección tiene for- 
ma de cuña. La yuxtaposición de las delgas cubre 
toda la superficie cilíndrica que conviene al co- 
lector. 

Las delgas quedan separadas por una delgada 
capa de material aislante resistente a altas tem- 
peraturas, detalle éste de gran importancia dado 
que las corrientes de Foucault y las chispas con- 
tribuyen a que el colector se caliente muy consi- 
derablemente. 

El montaje de las delgas debe ser perfecto. Su 
forma responde de esta necesidad de perfección, 
que ha forzado a un sistema de fijación realmente 
ingenioso. 

Con los gráficos que forman parte sustancial 
de esta explicación podrá formarse una idea muy 
exacta de la complejidad constructiva de un co- 
lector moderno. Atención, pues, a los grabados. 

En cada delga podemos distinguir las siguien- 
tes partes: 


Muesca. Es la parte inferior, con forma exprotfe- 
sa para su fijación al tambor, como luego se verá. 

Cola. Es una porción posterior saliente que 
lleva una ranura donde poder soldar los extremos 
de las bobinas del inducido. 

MUESCA LÍMITE DE DESGASTE. Está situada en la 
parte anterosuperior de la delga. No es nada más 
que una señal con la que el fabricante señala el 
límite de los torneados sucesivos que debera su- 
frir el colector a lo largo de su tiempo de servicio 
para regularizar su superficie desgastada por el 
uso. 

Algunos fabricantes suprimen la muesca men- 
cionada y señalan el límite de desgaste por medio 
de un taladro. 

Existen dos tipos de colectores: el axial y el ra- 
dial. 
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Muesca 


Límite 


desgaste 


La conicidad de la delga debe calcularse con ab- 
soluta precisión. De ello depende la corrección del 
montaje. 


DELGA AISTANTE 


El espesor del aislante entre delgaB consecutivas 
suele ser de 0'5 a 1'5 mm. Depende del tamano del 
colector. 


Límite de torneo 


, 


El primero es el más utilizado. Sólo se emplean 
colectores radiales en aquellos casos en que inte- 
resa cbtener un inducido lo más corto posible. 

Se cemprende que en una dínamo con colector 
radial las escobillas trabajan en posición horizon- 
tal, o sea, perpendicularmente al plano del colec- 
tor. 





Colector axial. Colector radial. 


EL MONTAJE DE LAS DELGAS puede efectuarse de 
varias formas, a gusto del fabricante, aunque la 
verdad es que todos los sistemas se mueven den- 
tro de unas fórmulas muy parecidas. El montaje 
queda solucionado prácticamente con dos elemen- 
tos: el cubo y el anillo de apriete. 

El cubo sirve para fijar el colector al eje del 
inducido o al cubo que soporta las planchas mag- 
néticas. El anillo es el elemento que, sujeto al cubo, 
mantiene fijas las delgas. 





Sección de un colector radial. 
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ESCOBILLAS 


Posición de las escobillas en un colector radial. 





ANILLO 


Ilustrando lo que acabamos de decir, vea algu- 
nos sistemas de construcción de colectores. 
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Sección de un colector axial. 
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Sección de un pequeño colector. 
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Estructura general de un colector. Inducido de colector radial. 


EL INDUCIDO 


Hemos dicho repetidas veces que el arrollamien- 
to inducido se aloja en las ranuras que tienen 
las planchas magnéticas que forman el núcleo del 
inducido; pueden ser enteras o por sectores. Las 
primeras son las más empleadas; sólo en gran- 
des dínamos se emplean planchas por sectores. 


Paquete de planchas 





' 


o 
Placa de fijación 


Inducido con un solo paquete sin canales de ven- 
tilación. 





En ambos extremos del empilado se colocan 
sendas placas que mantienen el paquete suficiente- 
mente apretado. Cuando la dínamo es de gran 
tamaño, el inducido está formado por sectores 
de plancha que se montan sobre un cubo de ace- 
ro, fundido o laminado, con brazos en estrella. 


9 . Electricidad IV 





Las planchas se apilan formando un único pa- 
quete en dínamos de tamaño pequeño y medio; 
forman varios paquetes en grandes dínamos, don- 
de se precisan canales de ventilación. Los paque- 
tes se prensan y entran con apriete sobre el eje 
o sobre el cubo. 





Inducido con dos paquetes y 
un canal de ventilación. 


Placas en forma de 
sector 





Cubo en forma Plato 


de corona 


En cuanto a la forma que pueden tener las ra- 
nuras de las planchas, ya vimos anteriormente 
cuáles eran las más convenientes. Sin embargo, 
nada se pierde con repetirlo: ranura trapecial 
con diente recto y ranura recta con diente tra- 
pecial. 
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RANURA TRAPECIAL DIENTE DIENTE TRAPECIAL 
RECTO 








CUÑA QUE SUJETA 


| El DEVANADO 
RANURA, DIENTE 





A 


Dientes con hendiduras para la sujeción de los de- 
vanados. 
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Inducido con canales axiales de ventilación. 
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grandes dinamos. 


Inducidos para 
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Los DEVANADOS pueden hacerse a mano, bien 
sea devanando las bobinas directamente sobre el 
inducido, bien sea haciendo aparte las bobinas y 
colocándolas después en las ranuras correspon- 
dientes. El bobinado directo sólo'es posible cuan- 
do la dínamo es pequeña y el inducido puede ma- 
nejarse con facilidad. 

Las bobinas pueden devanarse a mano o a má- 
quina. 

Tanto si se bobina directamente sobre el indu- 
cido como si se hacen bobinas independientes, an- 
tes de su ubicación en las ranuras deben cubrir- 
se éstas con papel aislante de modo que sobresal- 
ga cuestión de cinco milímetros de las mismas. 
Deberá tenerse la precaución de marcar la entra- 
da y la salida de cada bobina. Lo que no hace falta 
es cortar los extremos: basta con practicar un bu- 
cle cada vez que se termina una bobina y empezar 
otra. 





Aislamiento 
en cada ranura 








Los inducidos pequeños se bobinan de forma com- 
pletamente manual. 
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PAPEL AISLANTE 


A 






AAA 


Dl 
ALI 


AA 





Las ranuras deben cubrirse con papel aislante. 





Bucie de principio y fin de bobina que luego se 
une al colector. 


Aislamiento del eje (Colector) 





o papel arslante 


Arandelas de fibra o papel protegen los arrolla- 
mientos de posibles contactos a masa. 
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Inducido apoyado sobre caballetes para proceder a 
su devanado. 


3.” bobina 


































Ranura 3 
Hilo de partida Bucle 2 Bucle 3 
Ranura | 
Hilo de dios: 
po partida, 
Hilo 
de partida 
4.* bobina e: NORIDS geo 
Ranura 4 Bucle 4 nn Bucle 5 
Bucle 3 Bucle 4 Bucle 5 Bucle 6 
] : Bucle 4 
Bucle 2 Bucle 3 : 
[y Bucle 3 
Bucle 1 Bucle 2 = A | 
Ranura | 
Hilo : Bucle 2 Hilo 
de partida Bucle : 
Hilo de partida Bucle 1 de partida 
7.” bobina 8.” bobina 9 ”? bobina 
Ranura 7 Ranura 8 ia Ranura Y 
bob." Bucle 8 Bucle 9 
Ma 
Bucle 7 | si Y 
Bucle 6 ES IV 7 3 : Bucle 7 o. 3 k Bucle 1 
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Ran. ENS hd 
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Bucle 1 Da bob 
| ucle 
Bucle 2 Bucle 4 as 
Ilustración del proceso del devanado de un inducido. 

Una vez terminado el devanado se doblarán los cuñas de cartón, madera o caña en cada ranura a 
papeles aislantes de forma que cubran los hilos fin de mantener bien apretados los hilos de las 
situados en las ranuras. Si procede se colocarán bobinas. 

Fibra 
Cuña de madera 
O] 
eeseeessssses : : 
deeeescssstos Aislamiento 
+ Soseeess . S 
pesos intermedio de 


las bobinas 





Terminado el devanado se pliega el papel aislante y se cierra la ranura. 


r 
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La siguiente operación consiste en soldar los 
extremos de las bobinas a las muescas de las del- 
gas del colector. Estas conexiones que van desde 
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Soldando terminales a las delgas, 
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2. - OCHO VUELTAS DE CUERDA 


l. - PRIMERA VUELTA 
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3, - FORMACION DE UN BUCLE 4, - VARIAS VUELTAS SOBRE 
CON EL EXTREMO LIBRE EL BUCLE 


5. - El FINAL DE LA CUERDA 
SE PASA POR El BUCLE 
Y SE CIERRA TIRANDO 
DEL EXTREMO 





Sujeción con cuerda de los extremos de las bobinas. 
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la bobina al colector se cubren con un bobinado 
de cordel practicado en el sentido de la rotación 
del eje. Esta protección se barniza con goma laca. 


sl 





pa 
Dime 


Posición vertical del soldador cuando existe peligro 
de cortocircuitar dos delgas por deposición de es- 
taño entre ellas. 


Cuando el bobinado se efectúa construyendo 
las bobinas por separado se procede mediante mol- 
des de madera, que dan a la bobina la forma y 
dimensiones calculadas de acuerdo con las medi- 
das del inductor y tipo de devanado. 

Estos moldes están formados por un núcleo y 
dos tapas que lo aprisionan. El molde se coloca 
en una máquina bobinadora (manual o mecánica), 
que le imprime un movimiento de rotación con el 
cual arrastra el hilo que suministra un. carrete. 






TAPA (2 piezas) 





MOLDE MONTADO 


NUCLEO 


Elementos de un molde para bobinas. 


CUERDA 





Bobinaaora manual. 


Bobinadora electrica. 


Las ranuras practicadas en las tapas de los 
moldes, que alcanzan el límite del núcleo, sirven 
para introducir sendos trozos de cordel con que 
atar los hilos de la bobina una vez terminada. 

Si las condiciones técnicas así lo requieren, las 
bobinas se encintan con tiras de algodón o con 
otro material idóneo; se barnizan y secan a estufa 
para su posterior colocación en las ranuras del 
inducido. 

En dínamos de gran tamaño, una vez coloca- 
das las bobinas y las cuñas de madera, se procede 
a una operación llamada de zunchado que consiste 
en la colocación de unos cinturones o zunchos bo- 
binados con alambre de acero en unas ranuras 
transversales a las que alojan las bobinas que se 
han practicado en los extremos del inducido. Estos 
zunchos tienen la misión de evitar que la fuerza 
centrífuga a que se ven sometidas las bobinas (muy 
considerable en las grandes dínamos) pueda des- 
p¿renderlas. 
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Zunchado de un inducido con alambre de acero. 





135 


COJINETES O RODAMIENTOS 


Queda por ver una parte puramente mecánica, 
pero fundamental en toda máquina giratoria: los 
rodamientos o cojinetes que constituyen el apoyo 
del eje del inducido y le permiten girar libremen- 
te con el mínimo de rozamiento. 

Antiguamente (y aún hoy en día en máquinas 
pequeñas) se utilizaban los llamados casquillos de 
bronce, que en máquinas de cierto tamaño se han 
sustituido por rodamientos de bolas o rodillos. En 
ambos casos se alojan en el cubo de las tapas de 
la dínamo, 

Los cojinetes de bronce son unos casquillos de 
este metal con su superficie interior perfectamen- 
te pulida y rectificada. Estos casquillos entran con 
apriete en el cubo de las tapas. 

En el interior del casquillo se practican unas 
ranuras con salida al exterior, llamadas de salida 
de engrase. 

En grandes dínamos se utilizaron mucho los 
casquillos de engrase continuo, que llevaban un 
anillo en contacto con el eje y que iba subiendo 
el aceite desde un depósito inferior. 





Casquillo de bronce partido en el que se aprecian 
las ranuras de salida de grasa. 


Casquillo con anillo de lubricación. 
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Hoy en día se utilizan casi en exclusiva los co- 
jinetes de bolas o rodillos: los primeros para di- 
namos pequeñas y los segundos para las de ma- 
yor tamaño. 

No pretendemos hacer una descripción detalla- 
da de los distintos tipos de cojinetes, cosa más 
propia de un manual de mecánica que de un tra- 
tado sobre electricidad. Sin embargo, creemos que 
los gráficos y comentarios que añadimos le darán 
una idea muy exacta de la naturaleza y colocación 
de estos elementos mecánicos. 

Los cojinetes más utilizados son los rígidos de 
una hilera de bolas, que además de fuertes cargas 





Cojinete rigido con una hile- 
ra de bolas. 


radiales pueden soportar considerables esfuerzos 
axiales, 

Para cargas muy elevadas se utilizan los roda- 
mientos de rodillos cilíndricos. 

Dos detalles esenciales deben tenerse en cuen- 
ta para conseguir un perfecto montaje y rendi- 
miento de los cojinetes: dejar las cavidades nece- 
sarias para tener un retén de grasa y obturar las 
salidas con fieltros que eviten, por una parte, in- 
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Cojinete de rodillos. a. Desplazable. — b. Rigido. 


necesarios escapes de aceite, y por otra la pene- 
tración de polvo en el interior de la máquina. 

El eje de la dínamo sufre un considerable ca- 
lentamiento que, por supuesto, se traduce en una 
dilatación. Para evitar que esta dilación derive en 
deformaciones de todo punto perjudiciales, uno 
de los dos cojinetes que soportan el eje será del 
tipo deslizante para que pueda desplazarse en sen- 
tido axial siguiendo la dilatación del eje. 
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Cojinete fijo en un extremo del eje. 



















Pista exterior 
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Cojinete deslizante en el extremo opuesto. 


Lo más corriente, sobre todo en dinamos de 
pequeña y mediana potencia, es que su eje trabaje 
en posición horizontal. Se comprende, empero, que 
en aquellos casos especiales en que el eje de la Parte movil 
dínamo trabaja verticalmente, el cojinete sobre el 
cual gravita el peso del inducido deberá ser del 
llamado tipo axial, ideado para la solución de es- 


tos casos. <>) SN NN SN 
Dada la pequeñez del entrehierro que separa Ye TY 


el inducido y las masas polares, el centraje del EA Ve 


árbol o eje de la dínamo es una cuestión primor- SS 
dial; y como este centraje puede desvirtuarse por SS 
un excesivo desgaste del cojinete, de ahí que debe 
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vigilarse muy estrechamente esta posibilidad, que 
de darse podría provocar el roce entre el inducido 
y las masas polares con su secuela de serias ave- 
rías. 

Aquí cerramos este estudio teórico y descrip- 
tivo de las dínamos para enfocar una cuestión com- 
plementaria, pero de sumo interés práctico: la 
regulación de la tensión o de la intensidad que 
proporciona la dínamo, según sea uno u otro el fac- 
tor que debe permanecer constante en el circuito 
exterior. 


DESGASTE 






DESIGUALDAD 
EN El ENTREHIERRO 





| Cojinete axial en una máquina de eje vertical. 


REGULADORES DE TENSION E INTENSIDAD 


Sabemos de la existencia de tres tipos de dí- al circuito exterior influía en mayor o menor gra- 
namos: dínamo serie, dínamo derivación y dína- do en la marcha de la dínamo. Así, podemos es- 
mo compound. Vimos cómo la carga conexionada tablecer las siguientes conclusiones: 





Aumenta R....!l y V disminuyen Aumenta R | disminuye 
Disminuye R....!l y Y aumentan " V aumenta 
| aumenta 


Dismi ' 
isminuye R V disminuye 





DINAMO SERIE la DINAMO DERIVACION 
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La dinamo derivación, dentro de ciertos lími- 
tes, se autorregula, cosa que parece hacerla más 
aconsejable, 

Sin embargo, hay circunstancias en que resulta 
más aconsejable la dinamo serie; son aquellas que 
requieren una intensidad constante, como por 
ejemplo las instalaciones para electrolisis. En 
otros casos es más aconsejable una dinamo derl- 
vación; en circuitos que requieren voltajes cons- 
tantes, como en el caso de las instalaciones de luz. 

En definitiva: toda dínamo requiere un regula- 
dor de tensión o de intensidad, ya que si bien pa- 
ra lograr una tensión o intensidad constantes bas- 
taría con variar la velocidad de la dinamo, no 
siempre es posible conseguirlo con facilidad. 

Estos reguladores, en realidad, no son otras co- 
sas que una resistencia variable. Reciben el nom- 
bre de REÓSTATOS REGULADORES. 







TUBO 
RSOR 
AISLANTE Eme 


HILO RESISTENCIA 


Reostato de corredera. 


REJILLA 


MATERIAL DE VENTILACION 
AISLANTE | | 





keóstato de refrigeración natural. 


Un reóstato, en síntesis, es una resistencia de 
longitud variable, gracias a que uno de sus contac- 
tos es un cursor que se desliza por sobre sus espi- 
ras. Cuando el cursor (según nuestro gráfico) se 
desplaza hacia la derecha la resistencia aumenta, 


puesto que aumentamos la longitud del hilo resis- 


tente. Cuando el cursor se desplaza en sentido con- 
trario la resistencia disminuye. 

Este tipo de reóstato, llamado de corredera, 
sólo es apto para pequeñas intensidades. Para*in- 
tensidades mayores se emplean los denominados 
reóstatos de hélices, formados por una serie de 
resistencias en espiral conectadas en serie a tra- 
vés de unos contactos llamados plots. Por encima 
de estos plots se desliza un cursor, accionado por 
un volante o manivela, que representa el contacto 
móvil destinado a fijar el valor total de la resis- 
tencia reóstato. 


HELICES 






MANIVELA 


Representación esquemática de un reóostato de hé- 
lices. 


DEPOSITO 
DE ACEITE 





Reóstato en baño de aceite. 


_Estos reóstatos pueden ser de refrigeración na- 
tural o de refrigeración en baño de aceite; depen- 
de de la tensión que soporten. 





En los esquemas, un reóstato puede represen- 
tarse por uno de estos símbolos, el más utilizado 
de los cuales es el último. 





Simbolos para reóstatos. Se recomienda el último de la derecha. 


CONEXIONADO DE LOS REOSTATOS 


Veamos, en pocas palabras y por medio de cin- 
co esquemas, cómo debe conectarse el reóstato 
regulador, según sea el tipo de dínamo. 

En la DÍNAMO SHUNT, el reóstato se conecta en 
serie con el arrollamiento inductor. 





En la DÍNAMO SERIE, el reóstato se monta en 
derivación con cl arrollamiento inductor, 


+ . 





Si el reóstato de regulación de una dínamo de- 
rivación quiere utilizarse al mismo tiempo como 
interruptor de puesta en servicio, debe añadirse 
un nuevo plot que cierre el inductor sobre sí mis- 
mo para absorber la extracorriente de ruptura que 
provoca el corte instantáneo entre el arrollamien- 
to y su corriente de autoinducción. 








- DA A 


Dinamo derivación en la que el reóstato sirve de 
interruptor de puesta en servicio. Al llegar el cur- 
sor al plot KR la corriente de autoinducción desapa- 
rece rápidamente. 


En el reóstato de la dinamo serie debe añadir- 
se una resistencia adicional en serie con dicho 
reóstato. De otra forma dejaríamos sin corriente 
de excitación al arrollamiento inductor. Vea las 
dos figuras inmediatas, que ilustran y explican este 
pormenor. 





Dinamo serie con reóstato sin resistencia adicional. 
La corriente encuentra un camino más fácil por el 
reóstato y el inductor se queda sin corriente. 


14] 


Añadiendo la resistencia R, y de acuerdo con las 
leyes de Kirchhoff, la corriente se bifurca en A. La 
dinamo sigue estando excitada. 


Lo normal es que el reóstato regulador sea fa- 
cilitado por el mismo fabricante de la dinamo, 
quien lo calcula de acuerdo con las caracteristicas 
de la máquina o las necesidades del circuito (va- 
riabilidad de la carga en el mismo) que conoce el 
futuro usuario. 

Calcular un reóstato no entraña ninguna com- 
plicación. 





ACOPLAMIENTO DE DINAMOS 


Para cerrar definitivamente estos temas dedi- 
cados al estudio de los generadores electromagné- 
ticos de corriente continua, diremos cuatro cosas 
sobre una cuestión que tuvo mucha importancia 
cuando la corriente continua era la de aplicación 
nermal doméstica e industrial. 

Para atender la mayor necesidad de carga por 
parte de los usuarios, circunstancia que se da siem- 


pre a determinadas horas, las compañías suminis- 
tradoras de corriente continua disponen de va- 
rias dínamos susceptibles de ser conectadas en se: 
rie y en paralelo, según convenga. 

Se conectan en serie cuando interesa mantener 
en la red una intensidad constante; se conectan 
en paralelo cuando debe mantenerse una tensión 
constante. 


CONEXIONES EN SERIE 


Conexión en serie de Conexión en serie de 
dos dinamos serie. dos dinamos shunt. 


Conexión en serie da 
dos dinamos cormmnnd. 





CONEXIONES EN PARALELO 


Para conectar dos dínamos en paralelo se pro- 
cede del siguiente modo, según sea el tipo de dína- 
mos a conectar: 





Conexión en paralelo de dos dínamos serie. 


D2 





Conexión en paralelo de dos dinamos compund en 
conexión larga. 


Habrá observado que en la conexiónen parale- 
lo de dos dínamos-serie se establece un puente 
entre ambas. ¿A qué obedece este detalle? 

Suponga dos dínamos serie, D, y D,, conecta- 
das en paralelo sin el puente previsto. Mientras 
ambas dínamos trabajen en condiciones iguales 
o muy parecidas, ambas tensiones se mantendrán 
también dentro de unos valores prácticamente 
iguales; en este caso, la conexión responderá per- 
fectamente. 

Pero supongamos que por cualquier causa (por 
disminución de la velocidad del motor que acciona 
la dínamo) la tensión entre los bornes de D, des- 
ciende mucho. En este caso la corriente de la dí- 
namo D, invadirá la otra máquina, circulando una 
intensidad de sentido contrario. La dínamo D, pa- 
saría a funcionar como un motor; se produciría 
un brusco cambio en el sentido de giro capaz de 
provocar serias averías. 


Conexión en paralelo de dos dinamos shunt. 


Di D2 


Conexión en paralelo de dos dinamos compund en 
conexión corta. 





Dínamos serie en conexión en paralelo cuando las 
tensiones de D, y D. son prácticamente iguales. 
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Cuando la tensión en D, desciende mucho, la co- 
rriente de D. se bifurca por el puente compensador 
que es de hilo poco resistente. 


MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA 


REVERSIBILIDAD DE LA DINAMO 


El principio del motor eléctrico ha sido defini- 
do cuando en la lección 10 de nuestro Tratado es- 
tudiábamos los fenómenos de la inducción. Resu- 
miendo, podemos recordar que: 

El movimiento de un conductor o espira den- 
tro de un campo magnético engendra en ella una 
corriente inducida, cuyo sentido depende del que 
siga el campo magnético y del que siga el movi- 
miento de la espira. Todo ello responde a la regla 
de la mano derecha. 

Por otra parte, si aportamos una corriente con- 
tinua a un conductor o espira inmerso en un cam- 
po magnético, nace en él un movimiento cuyo sen- 
tido depende también del sentido del campo y del 
sentido de la corriente que atraviesa el conductor. 
Es decir: supuesta la corriente en igual sentido, 
lo que es la regla de la mano derecha para el ge- 
nerador, es la regla de la mano izquierda para el 
motor. 

De estos principios básicos deducimos que el 
generador elemental es reversible; por extensión, 
pedemos afirmar que esta reversibilidad se man- 
tiene en la dínamo. O sea que una dínamo es u1 
motor. Para que actúe como tal basta con inver- 
tir los términos energía-movimiento, Si aportamos 
energia en vez de aportar un movimiento, la di- 
namo actúa de motor generando un movimiento, 

Resulta que el estudio de la dinamo nos sirve 
integro como estudio de los motores de c.c. 

Vamos a repetirlo: una dínamo, conectada 2 
una red de c.c., transforma la energía eléctrica ab- 
sorbida en energía mecánica que puede perder a 
través de una polea, por ejemplo. 
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En las dos figuras precedentes puede compren 
derse la función del puente compensador; al ofre- 
cer un camino más fácil para la corriente de D,, 
evita que invada D, en caso de un descenso en la 
tensión que suministra. 

Con eso damos por terminado el estudio de las 
dinamos, el cual, entre otras cosas de importancia, 
habrá servido para que pueda comprender de una 
forma inmediata el funcionamiento de los moto- 
res de corriente continua. 


MOVIMIENTO 





Principio del generador. 


MOVIMIENTO 












E y, semripo DEL 
CAMPO H--5 






* SENTIDO DE 
LA CORRIENTE 





Principio del motor. 





LA DINAMO TRANSFORMA 
LA ENERGIA MECANICA 
EN ENERGIA ELECTRICA 


ELEMENTO MOTRIZ 


RENDIMIENTO 


El rendimiento no es otra cosa que la relación 
existente entre la potencia cedida y la potencia 
absorbida por la máquina. 

Si, por ejemplo, una dínamo ha de ceder 5 KW 
y tiene un rendimiento de 0'95, la potencia del ele- 
mento motriz que debe moverla deberá ser: 


5 KW = 5000 W 
5000 

———- = 5263 W 
0'95 


Esta potencia, expresada en caballos de vapor 
(CV), será: 


5263 
136 





5263 W = CV =:'1 EV 


Apliquemos el mismo concepto al caso de un 
motor. 


Si un motor cede una potencia mecánica útil 


PAR MOTOR 


El concepto de PAR MOTOR es muy aplicado en 
mecánica. Se trata de una definición físico-mate- 
mática que, referida a un motor, puede concre- 
tarse diciendo que: 

PAR MOTOR es el producto del radio de la polea 
motriz por la fuerza que actúa en el extremo del 
mismo. 


10 - Electricidad IV 





El MOTOR ELECTRICO 
TRANSFORMA ENERGIA 
ELECTRICA EN 
ENERGIA MECANICA 


Si un motor cede una potencia mecánica útil 
de 10 CV, ¿qué potencia absorberá de la línea, sa- 
biendo que el rendimiento es de 0'90? 


= 11'1 CV 





Potencia absorbida = 


Esta potencia, expresada en KW, será: 


1111 CV = 11'1 x 737 = 81696 W= 8'2 KW aprox. 


Suponiendo que la tensión de la línea sea de 
440 V, la intensidad absorbida por el motor será: 


W 8169'6 
Il = — = —— =185A 
V 440 


Como sea que abordamos por primera vez el 
estudio de los motores eléctricos, convendrá que 
antes de proseguir con sus particularidades deje- 
mos bien sentados dos conceptos fundamentales: 
PAR MOTOR y POTENCIA. 
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La fórmula que da el valor de un par motor, 
debe ser ésta: 


P, =RxF 


De esta fórmula deduciremos estas dos: 





Pp 
R = —_— 
F 
Po 
F = 
R 


En estas fórmulas, cuando la fuerza se da en 
Kg y la longitud del radio en cm, el par motor vie- 
ne expresado en cm-Kg (centímetros-kilo). 

Tres ejemplos acabarán de aclarar el concepto. 

1. La polea de un motor tiene un diámetro de 
10 cm. Calcular el par motor cuando tangencial- 
mente a dicha polea actúa una fuerza de 40 Kg. 

Un diámetro de 10 cm representa un radio 
KR = 3.5. 

Luego: 

P,, = 5 x 40 = 200 cm-Kg 


2. Un motor eléctrico es capaz de soportar un 
par motor de 5000 cm-Kg. ¿Qué fuerza tangencial 
podrá aplicarse a su polea, si su diámetro es de 
8 cm? 


POTENCIA DE UN MOTOR 


Vamos a recordar un concepto de fisica gene- 
ral que usted ya conoce, para relacionarlo luego 
con el concepto de par motor que acabamos de 
definir. 

¿Oué entendemos por potencia? 

Potencia, recuérdelo, es el trabajo realizado en 
la unidad de tiempo. | 

El concepto de trabajo no considera el tiempo 
invertido. Así, cuando decimos que vn hombre ha 
llevado 1 Kg a lo largo de un metro nos referimos 
al trabajo realizado: un kilográmetro, INDEPENDIEN- 
TEMENTE DEL TIEMPO EMPLEADO. 

Pero si contamos el tiempo durante el cual se 
ha efectuado el trabajo, habremos introducido el 
concepto de potencia. Si nuestro hombre del ejem- 
plo realiza el trabajo en el tiempo de un segundo, 
afirmaremos que ha desarrollado una potencia de 
l Kem/seg; un kilográmetro por segundo. 

Recordemos, también, que 1 CV = 75 Kgmfseg. 
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Ejemplo 1 


Para un diámetro de 8 cm, R =4 cm, 
Luego: 
P 5000 
F im — x-_—_———— 
R 4 





= 1250 Kg 


3. Un motor puede desarrollar un P,, = 10000 
cm-Kg. Calcular el diámetro de polea necesario 
para soportar una fuerza de 2000 Kg. 





P. 16000 | 
E. = = ——— = 5 cm 
F 2000 
Dholea = 5 XA 2 — 10 cm 
TRABAJO 





POTENCIA 





Por ejemplo: 


Averiguar la potencia en CV que ha desarrolla- 
do un hombre al trasladar una fuerza de 40 Kg a 
lo largo de 20 m, en el tiempo de 10 segundos. 

Trabajo = F xXx e= 40 x 20 = 800 Kgm 

El tiempo empleado ha sido de 10 segundos, lo 

cual quiere decir que el trabajo realizado en la 


unidad de tiempo (1 seg), que es la potencia, se- 
rá de: 
E 800 
Potencia = —- = ———= 80 Kgm/seg 
t 


Expresada en CV, la potencia será: 


Potencia en CV = = 106 CV 





75 


RELACION ENTRE POTENCIA Y PAR MOTOR 


Entre la potencia y el par motor existe una re- 
lación; y dado que la deducción matemática de 
tal relación es francamente sencilla, no se la ocul- 
taremos. 

Supongamos un motor con una polea de radio 
R sobre la cual actúa una fuerza tangencial F. Es- 
te motor tiene una velocidad de giro de n revolu- 
ciones por minuto. 

Cuando el eje de este motor haya dado una 
vuelta completa, habrá realizado un trabajo, cuyo 
valor vendrá dado por esta expresión : 


T=Fxe=Fx2FR Kgm 


Puesto que el motor gira a n revoluciones por 


n 
minuto, el núm. de vueltas por segundo será ——. 
60 


Luego, el trabajo realizado en un segundo (en 





vueltas) será la potencia del motor en 
60 
Kgm/seg. Llamemos N a esta potencia, 


N=Fx2xrR x 





Fx2XFRxXxn 
60 


Kgm/seg 


Esta última expresión puede escribirse así: 
FxRx2rxrn 
60 


En ella aparece e€l producto F x R que conoce- 
mos como par motor P,,. Luego podemos sustituir 
F x R por su igual P,.. 


Pnx2rn 
N = ——————- Kgm/seg 
60 


==: 2H 


( 
: 
i 
E 
| 
| 
E 
| 
| 
i 
n 





Para transformar estos Kgm/seg en CV debe- 
remos dividir entre 75: 


PSX RA 
CV 
60 x 75 


Sabemos que P,, acostumbra darse en cm-Kg y 
no en m-Kg como hasta aquí lo tenemos. Debe- 
remos efectuar la reducción dividiendo entre 100, 
puesto que 1 m = 100 cm. 








Xx2rn 
N=— mt 
60 x 75 60 x 75 x 100 
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De donde deducimos P,,: 
60x 75 x 100 x N 
| a EE 
60 x 75 x 100 N 
a 


e] 
— 


N N 
=711615—  -= 71620 —— 
n n 

Ésta es la relación existente entre la potencia 
y el P, de un motor: 


N 
P, = 71620 —— 
n 
Recordemos que en esta fórmula es: 
P,, = Par motor en cm-Kg; 
N = Potencia del motor en CV; 
n = Revoluciones por minuto; 
71620 = Constante aproximada 
Esta fórmula permite la solución de muchos 
problemas de índole práctica. Por ejemplo: 
Calcular el P,, de un motor de 5 CV que gira 
a 1000 r.p.m. 





5 
P..= 71620 = 3581 cm-Kg 
1000 
Con este P,, y una polea de 6 cm de diámetro 
(R = 3 cm) este motor levantaría un peso de 


358"1 
———— =1193 Kg 


Esto parece poca cosa; pero plense que este 
motor de 5 CV gira a 1000 r.p.m., lo cual significa 
que subiría estos 119'3 Kg a razón de 


27. x3x 1000 = 18840 cm/min = 188'4 m/min 


Una velocidad de elevación de 188'4 metros por 
minuto para un peso de 119'3 Kg no es ninguna 
tontería. 

Esta velocidad, indiscutiblemente, es excesiva; 
pero cabe la posibilidad de estudiar un juego re- 
ductor de engranajes que al disminuir la velocidad 
de elevación aumente el valor del trabajo. Este 
mismo motor, por ejemplo, podrá elevarnos diez 
toneladas o mas. Para 10 Tm la velocidad de ele- 
vación vendría a ser de 2 metros por minuto. Este 
es un tema netamente mecánico que rehusamos 
plantear aquí. 

En principio, lo interesante es que retenga es- 
tas dos fórmulas: 





N 
P. == 11620 
n 
| P <A 
N = —_———— 
71620 
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5 cv 


3 cm. de radio 





119'3 Kg. a 188'4 m/min 


El motor del problema elevaría 1193 kg a razón 
de 188'4 m/'minuto. 


10.000 Kg. a 2 m/min 


Con una reducción de engranajes podriamos con- 
seguir que la elevación de 10 Tm se llevase a cabo a 
razón de 2 m. minuto. 


PARTICULARIDADES EN LOS MOTORES DE C.C. 


Hasta aquí-han sido conceptos generales, bási- 
cos para todo tipo de motores, tanto de c.a. como 
de c.c. Ha llegado el momento de citar detalles que 
son propios de motores de corriente continua. 

Empecemos por dejar sentado que habrá tan- 
tos tipos de motores como de dinamos: encontra- 
mos, en efecto, motores de excitación independien- 
te, motores serie, motores shunt y motores com- 


pound, cuyos elementos constructivos, conexiones 
y devanados responden en todo a lo estudiado 
para las dínamos del mismo nombre. 

En consecuencia, nada vamos a decir sobre ello, 
Piense el lector que al estudiar las dínamos ha es- 
tudiado también los motores de c.c. Sólo falta que 
añada a sus conocimientos las cuestiones especia- 
les con que cerramos este capítulo. 


INTENSIDAD DE ARRANQUE E INTENSIDAD DE SERVICIO 


En todo motor de corriente continua podemos 
observar que cuando lo conectamos a la red se 
comporta como cualquier aparato eléctrico provis- 
to de una determinada resistencia óhmica. Es d:- 
cir: cumple rigurosamente con la ley de Ohm. 


V 


[| = — 
R 

La resistencia óhmica del motor es la que ofre- 
cen sus devanados; resistencia que, para evitar 
pérdidas demasiado elevadas por calor, se procu- 
ra que sea muy pequeña (sólo así el valor R X I* 
no tendrá una importancia excesiva). 

Es evidente que siendo R muy pequeña, en el 
instante de la conexión el valor de I será muy ele- 
vado. A esta intensidad se la llama INTENSIDAD DE 
ARRANQUE Í,, puesto que es la que consume el mo- 
tor en el momento en que empieza a recibir co- 
rriente de la red. 

Esta intensidad 1, debe vigilarse, porque de no 
hacerlo puede comprometer la integridad de los 
aislamientos del motor. 

Una vez superado el momento de arranque, el 
motor empieza a girar y en las espiras de su in- 
ducido nace una f.e.m. inducida (E) que, recuér- 
delo, se opone a la causa que la origina. Por tan- 
to, una vez el motor se ha puesto en marcha, la 
tensión entre bornes V deberá vencer esta f.e.m. 
inducida que llamamos FUERZA CONTRAELECTROMO- 
TRIZ (f.c.e.m.). Pero la tensión V no sólo debe ven- 
cer la f.c.e.m., sino también consumirá una cierta 
intensidad; vamos a llamarla 1, O INTENSIDAD DE 
RÉGIMEN. 

En definitiva, podemos decir que se cumple lo 
siguiente: 

V=E-+R Ii 
De aquí deducimos el valor de 1: 
V—E 


R 


Y también el valor de E o f.e.m.: 
E=V-=-—R l, 


E: == 





DEVANADOS 


La intensidad de arranque I, es la que consumen 
los devanados en el instante de la conexión. 


La tensión V es siempre mayor que E, pero la 
diferencia entre ambos valores nunca es muy con- 
siderable; difieren muy poco. 

De ahí que el valor de la intensidad de régimen 
l, sea mucho más pequeño que el de la intensi- 
dad de arranque l.. 

Sepa ahora que el valor de la fuerza contra- 
electromotriz viene dado por esta expresión: 

PxnxNxo 


-Cx60x 100000000 

En esta fórmula es: 

E = Fuerza contraelectromotriz; 

C = Número de circuitos derivados del deva- 

nado; 

n = r.p.m. del inducido; 

N = Número de conductores activos; 

p = Flujo cortado por las espiras. 

De esta fórmula deduciremos fácilmente la ve- 
locidad n del inducido: 

C x 60 x 100000000 x E 


PxNxo 


11 = 
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Tenga en cuenta que los valores C, 60, 100000000, 
P y N son constantes y datos constructivos de ca- 
da motor. Ello nos permite reducir a un valor 
característico Á la expresión siguiente. 


C x 60 x 100000 





0% 
PX N 
Con ello tendremos: 
V—R I, 
n=A , 0 bien n = A ————————— 
¿D D 


De estas dos últimas fórmulas podemos dedu- 
cir una serie de consecuencias muy interesantes. 

En principio, vemos que en todo motor de c.c. 
la velocidad depende directamente de la f.c.e.m. 
(E) v es inversamente proporcional al flujo p. Es 
decir: 


AUMENTANDO O DISMINUYENDO E, AUMENTA O DIS- 
MINUYE N. 


AUMENTANDO (P, DISMINUYE n. 
DISMINUYENDO (Pd, AUMENTA n. 


Ahora bien: es lógico que la intensidad de régl- 
men I, aumente o disminuya siguiendo directa- 
mente las variaciones de la carga del motor, A 
mayor carga, más intensidad consumirá el motor, 
Y VICeversa. 

Observando la fórmula E = V—R IÍ,, nos da- 
mos cuenta de que al aumentar I, disminuye el 
valor de E, y según la fórmula 

E 


i=k — 
D 


lo que en definitiva disminuve es la velocidad del 
motor. 

Para restituir al motor su velocidad convenien- 
te, deberá rebajarse el valor del flujo (, lo que 
deberá hacerse con gran cuidado para no llegar a 
cortar la corriente de excitación, en cuyo caso el 
valor de 9 bajaría a un valor mínimo, ya que sólo 





Cuando aumenta la carga del motor, aumenta también la intensidad de 
régimen 1. Con ello disminuye E y la velocidad n del motor. 


quedaría el flujo debido al magnetismo remanen- 
te de los polos. En consecuencia la velocidad au- 
mentaría vertiginosamente, llegando a comprome- 
ter la solídez del motor. 


Veamos, finalmente, otra cuestión derivada del 
estudio de la fórmula de V, 


Sabemos que es V = E + RI,; y sabemos tam- 
bién que si multiplicamos los dos miembros de 
una igualdad por un mismo número o expresión, 






Potencia que 


a la red 


el motor absorve d e [er | me 4 
Mo. 


Potencia efectiva 
cedida por el motor 


la igualdad persiste. Pues bien; multipliquemos 
por I. los dos miembros de la igualdad citada. 


Tendremos lo siguiente: 
V=EG+Rl, 
VI. = (E + RI) I, = El, + RI;? 


Observe que hemos conseguido tres expresio- 
nes de potencia que son las siguientes: 






Pérdidas de calor 
por efecto Joule 


MOTOR CON EXCITACION INDEPENDIENTE 


Acabamos de ver que la velocidad del motor 
depende, en definitiva, de la carga que se le apli- 
que. Sin embargo, es posible obtener un motor 
cuya carga no influya en su velocidad; o mejor di- 
cho: son motores en los cuales la velocidad es 
prácticamente independiente de la carga. Son los 
motores con excitación independiente. 

Al ser R (resistencia del inducido) muy peque- 
ña, resulta que el producto RI, siempre resulta 
muy pequeño también, a pesar de que el factor 1, 
puede aumentar con la carga. Ello hace que a fines 
prácticos la fórmula 


V — RI, 
D 


4 =A 


podamos considerarla reducida a ésta: 
V 
Dd 


a= A 





Y puesto que el flujo dp no depende de la co- 
rriente de la red, sino que lo obtenemos por exci- 
tación independiente, dicho flujo permanecerá 
constante, gracias a lo cual n es siempre la misma 
con independencia de la carga. 

En estos motores, para evitar que la intensi- 
dad de arranque deteriore los devanados del in- 
ducido, se añade, en serie con él, un reóstato de 
arranque. 

El motor arranca cuando la manivela del reós- 
tato está en contacto con el plot 1 (máxima resis- 
tencia); a medida que el motor gana en veloci- 


Símbolo de un motor de c.c. con excitación inde- 
pendiente. El inductor recibe corriente con total 
independencia de la red. 


Un reóstato de arranque evita que la intensidad 
L, pueda dañar los devanados del inducido. 


151 


dad, se van recorriendo plots (disminuye la resís- 
tencia) hasta que el motor alcanza su velocidad 
normal. | 

Si por cualquier circunstancia interesase va- 
riar la velocidad del motor, podríamos conseguir- 
lo de tres formas distintas. 

1. Variando la tensión de alimentación V. En 
la mayoría de los casos es una solución demasiado 
dificultosa, por lo que es el sistema menos utili- 
zado. 

2." Variando la resistencia R del inducido, co- 
sa que con el motor en régimen normal tiene el 
inconveniente de aumentar las pérdidas por efec- 
to Joule. 

3. Variando el flujo inductor. La excitación in- 
dependiente permite hacerlo con facilidad; basta 
con añadir un reóstato en serie con las bobinas in- 
ductoras. 

Cuando la manivela del reóstato está en la po- 
sición de origen el flujo tiene su valor nominal; 
y en consecuencia también la velocidad n será la 
nominal del motor. A medida que el reóstato pro- 
porciona mayor resistencia, disminuye la intensi- 
dad y con ella el flujo, El resultado inmediato es 
mayor velocidad. 

Se comprende que no podamos obtener velo- 
cidades que estén por debajo de la nominal. 


MOTOR SHUNT 


El motor shunt, aunque no lo parezca a simple 
vista, es de características semejantes al de exci- 
tación independiente. En el motor shunt la co- 
rriente de excitación no depende del inducido; 
sólo depende de la resistencia de los arrollamien- 





o 


El reóstato A regula la intensidad de arranque l.. 
El reostato B regula la corriente que crea el 
flujo q. 


10s. Es fácil verlo considerando que el símbolo 
del motor shunt puede trazarse de dos formas dis- 
tintas. En la segunda se aprecia cómo el devanado 
del inductor se alimenta de la red, pero con inde- 
pendencia del inducido. 
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Los dos esquemas son técnicamente el mismo 
motor. 


Podemos decir, pues, que un motor shunt es 
igual a un motor con excitación independiente, 
con la única diferencia de que en el primero 
(shunt) la fuente de alimentación del inductor es la 
misma que la del inducido. La regulación del 
arranque y la de la velocidad se consiguen del mis- 
mo modo, aunque normalmente se hace con un 
reóstato único. 

Vea nuestro esquema. En él aparece la manive- 
la del reóstato en el plot 1; es el instante de arran- 
que, en que damos corriente al inductor y al in- 
ducido a través de las resistencias comprendidas 
entre 1 y 3. Cuando la manivela está en el plot 5 
el motor alcanza su marcha normal; n tiene su 
valor nominal. Los plots 6, 7 y 8 son para aumen- 
tar la velocidad. 


MOTOR SERIE 


Este motor tiene un funcionamiento distinto 
al de los anteriores, por la sencilla razón de que 
la corriente que circula por el inducido es la mis- 
ma que sirve de corriente de excitación. Por tan- 
to, las variaciones de la carga afectan al flujo in- 
ductor. | 

Basta con observar el símbolo de este motor 
para comprobar lo dicho y comprender que si al 
aumentar la carga aumenta I,, en la fórmula 


V — RI; 
D 


n=A 


el numerador disminuye y la velocidad con él. 
También sucede que al aumentar I, aumenta el 
flujo , lo que motiva otra disminución de la velo- 
cidad. 

Total: que en el motor serie todo aumento de 
carga representa una caída considerable de la ve- 
locidad; y al revés: si por cualquier causa la car- 





Simbolo de un motor shunt con el reóstato in- 
corporado. 


ga desaparece, el fenómeno es inverso y la veloci- 
dad sube vertiginosamente. llegando a lo que lla 
mamos embalamiento, siempre peligroso para el 
motor. 

Con estas consideraciones sobre motores de c.c. 
hemos agotado el tema en lo que le permite el ni- 
vel impuesto en este Tratado. 





En la lección anterior hemos visto la utiliza- 
ción y aplicaciones del tubo de hierro en las 
instalaciones industriales. Actualmente, con el 
creciente progreso que ha experimentado la fa- 
bricación y transformación de las materias plás- 
ticas, que por sus características mecánicas y 
dieléctricas han tenido gran aceptación en la in- 
dustria eléctrica (principalmente en el campo deé 
los aislantes), se ha puesto a punto la producción 
de tubos para instalaciones, fabricados principal- 


nsfalaciones 
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mente con cloruro de polivinilo. Estos tubos se 
encuentran en el mercado con distintos nombres 
comerciales: Fergondur, Electrodur, etc. 

Estos tubos, por las ventajas que reúnen, son 
indicadísimos para la protección de los conducto- 
res eléctricos, tanto en las instalaciones norma- 
les como en las blindadas, sustituyendo a los tubos 
total o parcialmente metálicos que hasta ahora se 
venían utilizando normalmente en las instalacio- 
nes industriales. 


PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE LOS TUBOS 


DE CLORURO DE POLIVINILO 


Las propiedades más importantes son: 

l. Más ligeros que los tubos de otras natura- 
lezas. Su peso específico es aproximadamente igual 
a la quinta parte del peso específico del hierro. 
De ahí su facilidad de transporte a pie de obra, y 
su fácil manejo durante su instalación. 

2. Facilidad de instalación, gracias a su poco 
peso y por precisar menos herramientas que la ma- 
yoría de los tubos empleados en instalaciones 
eléctricas. Para cortarlos se pueden usar indistin- 
tamente sierras para madera o metal. Al moldear 
los tramos curvados no se producen rugosidades 
en el interior del tubo, conservando un diámetro 
uniforme que evita que los cables se adhieran en 
el interior de las curvas. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es digna 
de ser tenida en cuenta otra ventaja: la mayor 
rapidez que presenta el montaje con estos tubos. 

3. Aislamiento eléctrico. Para los tubos de 
cloruro de polivinilo, los valores de aislamiento 
son elevados. Su tensión de perforación alcanza 
45.000 voltios por milímetro. Son completamente 
insensibles a las corrientes vagabundas. Por sus 
excelentes cualidades aislantes, las pérdidas por 
contacto a masa son completamente eliminadas. 

4. Características mecánicas. Su resistencia me- 
cánica es excelente, especialmente a la tracción. 
Pueden soportar perfecta y eficazmente el peso 
de los conductores colocados en su interior, 
protegiéndolos a la vez contra golpes y vibra- 
ciones, 
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5. Propiedades químicas. Los tubos de cloruro 
de polivinilo son resistentes a los ácidos, bases, 
gases corrosivos, aceites, agentes oxidantes, etc., 
por lo cual son adecuados para las instalaciones 
en locales industriales donde puedan estar some- 
tidos a la acción de los citados agentes. 

Sus propiedades químicas permiten colocarlos 
en cualquier tipo de terreno, puesto que no se 
verán afectados, cualquiera que sea la composi- 
ción del suelo. Además son insensibles a la acción 
del ozono (forma alotrópica del oxígeno O, que 
se forma como consecuencia de la acción de fuer- 
tes campos eléctricos). 

No envejecen con el tiempo; pueden instalar- 
se tanto a la intemperie como empotrados. 

6. Su escasa absorción de la humedad y la 
particularidad que presentan estos tubos de evi- 
tar las condensaciones los hace especialmente in- 
dicados para las instalaciones eléctricas en locales 
muy húmedos. 

7. Los tubos de cloruro de polivinilo no son 
inflamables. Si se someten a la acción de la lla- 
ma, se carbonizan; pero una vez retirada se apagan 
inmediatamente. Por ello, en el caso de producirse 
un cortocircuito, la llama no se propaga, apagán- 
dose por sí sola debido a los gases que se des- 
prenden. 

8. Los roedores, termitas, hormigas, etc., no 
muestran ninguna atracción por los tubos de clo- 
ruro de polivinilo, como ocurre con el plomo, por 
ejemplo. 


APLICACION DE LOS TUBOS DE CLORURO DE POLIVINILO 


La aplicación de los tubos de cloruro de poli- 
vinilo es especialmente indicada en los siguientes 
casos: 

Construcciones domésticas e industriales. Para 
la instalación de las líneas de luz y fuerza, así 
como para los circuitos de maniobra, control y 
señalización. 

Ferrocarriles, aviones y barcos. Por su ligereza 
rebajan el peso muerto a transportar. Además, no 
se pueden oividar sus características de autoextin- 
guibles en caso de incendio, de gran importancia 
en los medios de transporte. 

Minas, instalaciones industriales en ambientes 
húmedos e instalaciones portuarias. Por su redu- 
cida absorción de humedad, se protege completa- 
jnente el aislamiento eléctrico y se evitan las 
derivaciones de corriente a tierra. Además, al no 
ser Oxidables, los gastos de conservación se redu- 
cen mucho. 


En las fábricas de productos quimicos, en las 
cuales, indudablemente, las instalaciones eléctri- 
cas están sometidas a la acción de atmósleras 
corrosivas, sustituyen con ventaja a los tubos de 
plomo, hierro y aleaciones especiales anticorro- 
siIvas. 

En las instalaciones a la intemperie, por su 
elevada resistencia al envejecimiento. 

En los locales donde exista riesgo de incendio 
o explosión, por no ser inflamables y extinguir la 
llama por sí solos caso de producirse a causa de 
un cortocircuito. Como ya se ha indicado, los 
gases que se desprenden en la propia combustión 
actúan como autoextintores. 

En instalaciones que deben permanecer en 
contacto con próductos alimenticios, ya que no 
presentan ningún carácter de toxicidad. 

Hemos de hacer constar, comparados con los 
tubos de acero, que su coste es más bajo. 


INSTALACION DE LOS TUBOS DE CLORURO DE POLIVINILO 


Para la instalación de estos tubos no hacen fal- 
ta herramientas especiales. Para roscarlos se uti- 
lizan las mismas terrajas y cojinetes que para los 
tubos de acero; y si bien es verdad que se fa- 
brican curvas con los extremos roscados, lo nor- 
mal es curvar el tubo durante la instalación sin 
necesidad de máquinas. Vea seguidamente su apli- 
cación. 

Estos tubos se caracterizan por la sencillez de 


su montaje, derivada de la facilidad de su meca- 
nizado, que no precisa utilajes especiales. Esto 
permite que cualquier operario, sin preparación 
previa y sin grandes conocimientos, pueda llevar 
a cabo su instalación en perfectas condiciones. 
Cortar los tubos de cloruro de polivinilo resul- 
ta sumamente sencillo y fácil, dada la dureza y 
rigidez del material, que a su vez es lo suficien- 
temente blando como para evitar el astillamiento. 
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MUELLE 
EN HELICE 


Una vez marcado el punto por donde se debe 
cortar el tubo, pueden utilizarse lo mismo sierras 
de carpintería que sierras para metales. Incluso 
puede emplearse una cuchilla, navaja, etc. 

En cualquier caso, la operación es rapidisima 
y el corte muy limpio. 

En toda instalaciór se presenta, por lo gene- 
ral, el problema de curvar los tubos en un deter- 
minado ángulo. 

Para ello se aprovecha la propiedad que tiene 
el cloruro de polivinilo, de reblandecerse a tem- 
peraturas superiores a 70* C. 

Una vez señalado el sitio donde conviene llevar 
a cabo la curvatura, se calienta mediante un me- 
chero de gas, hornillo- eléctrico, lamparilla de al- 
cohol, por inmersión en agua caliente, etc., hasta 
que el material se ha reblandecido, procediéndose 
entonces a su curvatura. 

En los tubos de pared gruesa, para evitar aplas- 
tamientos o deformaciones, el curvado debe efec- 
tuarse introduciendo en el tubo, antes de su ca- 
lentamiento, una varilla de caucho, un tubo de 
goma o una espiral metálica. 

Es conveniente tener en cuenta que el radio 
de curvatura ha de ser como mínimo cinco veces 
el diámetro del tubo, aunque excepcionalmente 
puede ser sólo dos veces. 

Después del curvado se deja enfriar el tubo 
para que tome nuevamente su estado de rigidez 
primitivo. Para acelerar el enfriamiento, puede 
sumergirse el tubo en un recipiente con agua fría 
o humedecerlo por medio de un trapo empapado. 
Seguidamente se extrae la espiral de su interior, 
si se ha utilizado para el curvado. 
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Estos tubos pueden montarse con cajas de 
hierro, aluminio, baquelita antichoque, araldita 
(resina sintética), etc. 

Hoy en día se fabrican prácticamente todos los 
accesorios en plástico, para las instalaciones con 
tubo de cloruro de polivinilo. Manguitos de unión, 
curvas, cajas de varios tamaños para diversas 
aplicaciones con salidas roscadas a distintos diá- 
metros, grapas de plástico, etc. 

En las instalaciones con tubo de cloruro de po- 
livinilo hay que tomar las mismas precauciones 
que para la utilización de los conductores con 
aislamientos plásticos. Las líneas deben estar bien 
dimensionadas para evitar calentamientos excesi- 
vos, que pueden llegar a reblandecer el plástico. 
No hay que olvidar que el cloruro de polivinilo 
con la temperatura se reblandece y puede llegar 
a fundirse. 

Una instalación con tubo de cloruro de polivi- 
nilo puede hacerse completamente estanca si se 
tiene la precaución de pintar con minio de plomo, 
las roscas antes de su montaje y se atornilla fuer- 
temente el tubo, bastando para ello hacerlo con 
las manos. O sea, que no es preciso utilizar ni la 
empaquetadura de cáñamo ni llaves. 

Tanto para el tubo de accro como para el de 
cloruro de polivinilo, en instalaciones industriales 
generalmente vistas, o sea, sin empotrar, es indica- 
dísimo utilizar material de clavazón del tipo a pro- 
pulsión. Se fabrican martillos que funcionan de 
forma similar a las pistolas; es decir, que dispa- 
ran el clavo, aprovechando la fuerza de expansión 
de los gases producidos por la explosión de un 
cartucho, provocado por un percutor, 


INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DEL MARTILLO PISTOLA 


Tomamos como ejemplo un martillo BH. 
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|. Se introduce el clavo en el cañón correspon- 
diente. Cañón de 8 mm para clavo M6 y de 10 mm 
para los clavos M8, 

2. Se monta la recámara. 

3. Se coloca la carga elegida en el interior de 
la cámara. Según la carga, mayor o menor será la 
fuerza expansiva. La potencia de la carga depen- 
de de la dureza del material donde quiere clavar- 
se el perno y del tipo de clavo utilizado. 

4. El cañón así dispuesto se introduce en el 
martillo hasta que empiece a roscarse al asiento- 
percutor., 

5. En la posición del grabado, roscarlo hasta el 
tope. 

6. Se apoya la parte inferior del martillo en 
el sitio donde se debe efectuar la fijación y se pre- 
siona la empuñadura, hasta que cedan en su tota- 
lidad los dos muelles interiores. 

7. Accionar el mando de disparo hacia la dere- 
cha hasta que se efectúa la explosión. 

8. Extraer la cápsula vacía de la recámara. Se 
coloca la recámara en el hueco del expulsor de pro- 
pulsores y golpeando la baqueta introducida en 
su interior se hace saltar la cápsula. 

Cuando el martillo trabaja continuamente, re- 
sulta más apropiado utilizarlo casi en seco, o sea 
muy poco engrasado en todas sus piezas, procu- 
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rando limpiar el asiento percutor cuando empiece 
a notarse que falla alguna vez al intentar el dis- 
paro. 

Para obtener una larga duración de la herra- 
mienta y tenerla siempre en perfectas condiciones 
de funcionamiento se recomienda de manera espe- 
cial dejar debidamente engrasadas con aceite (no 
grasa) la totalidad de las piezas que componen el 
martillo, cuando deba permanecer inactivo duran- 
te unos días. 

Las recámaras, cuando no se empleen, deben 
guardarse en una cajita metálica y engrasarlas in- 
teriormente con aceite. 

A continuación describimos los distintos tipos 
de clavos y accesorios que ofrece el fabricante. 

Los clavos para este martillo se fabrican con 
una guía de protección en materia plástica. Las 
ventajas más importantes de esta guía son, según 
el fabricante: 

l. Conservación indefinida de la herramienta 
por no producirse desgaste que disminuye su fuer- 
za impulsiva, al no hacer rozamientos de partes 
metálicas. 

2. Completa seguridad en el funcionamiento, 
eliminando toda clase de posible retroceso. 

3. Absoluta precisión para fijar el clavo en el 
lugar destinado. 


Cabeza cilíndrica 


Cabeza cilíndrica con agujero de 
4 mm. O 


Cabeza convexa estampada 


Cabeza convexa. Ácero dulce 


Cabeza cilíndrica con rosca interior 


de 3/16" ó 5/32" 


Cabeza cilíndrica roscada en paso 
métrico de 6 u 8 mm. DY 


Para distinguir el tipo de cabeza de cada clavo, Descripción de los distintos modelos de clavos: 


el fabricante emplea distintos colores en su guía Para estos clavos se construye una gama com- 
de protección de materia plástica; la que, natural- pleta de accesorios, de los cuales reproducimos los 
mente, se quita una vez colocado el clavo. de mayor aplicación. 
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Abrazaderas exagonales indicadas para la suje: Abrazadera con pata indicada para fijación de tu- 
ción de tubos. bos en general. 
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Abrazaderas de lazo indicadas para tubo bergmann, Abrazaderas indicadas para las instalaciones con 
emplomado y tubo de plástico. tubo. Su construcción es más sólida que las exago- 
nales. 
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ELECTRICIDAD 


Generadores de c. a. 
Alternadores 
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Sería absurdo pretender que en una obra co- 
mo la nuestra figurase una lección profundamen- 
te especializada sobre un tema cuyo total domi- 
nio no puede estar al alcance sino de quienes han 
alcanzado una formación técnica a nivel de inge- 
niero. 

Sin embargo, en un tratado general de electri- 
cidad no puede soslayarse el estudio de algo tan 
importante como los generadores de c.a. 


EL PRINCIPIO DEL ALTERNADOR 


Recordará, sin duda alguna, que al estudiar el 
principio del generador elemental vimos cómo las 
delgas recogian una corriente inducida cuyo sen- 
tido se invertía en cada semiperiodo. Lo recuer- 
da, ¿verdad? 

Es decir: la corriente que, sin trampa, obte- 
níamos en los extremos de una bobina móvil que 
giraba en un campo magnético, es una corriente 
alterna. Gracias al colector y a lo que llamába- 
mos conmutación, las escobillas recogían una co- 
rriente continua. 

Luego; el mismo principio es válido para los 
generadores de c.c. y los de c.a., lo cual nos aho- 
rra una explicación que, en definitiva, sería una 
reiteración de la base de siempre: un conductor 
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Los hemos afrontado con ánimo decidido, dan- 
do capital importancia a las cuestiones construc- 
tivas, por creer que es en este aspecto donde el 
técnico, en general, puede tener su campo de ac- 
ción, 

Sepa, en definitiva, que esta lección sólo pre- 
tende ser una información divulgatoria de los 
múltiples detalles y problemas inherentes a un al- 
ternador. 


que se mueve en un campo magnético está reco- 
rrido por una corriente inducida en él. 

Los generadores de corriente alterna reciben 
el nombre de alternadores. El desarrollo indus- 
trial y económico de un país se halla íntimamen- 
te ligado a su capacidad de producción de fuerza 
motriz, índice de sus reservas de energía. En la 
transformación de esta energía los alternadores 
han jugado y juegan un importantísimo papel, 
dado que su constitución, fácilmente adaptable en 
vistas a esta transformación, y el gran tamaño 
que actualmente puedan alcanzar (grandes poten- 
cias, en consecuencia) han permitido la instala- 
ción de grandes centrales eléctricas, que son or- 
gullo del pueblo que las posee. 





Es la conmutación en el colector lo que nos 
proporciona una corriente continua. 
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Este dibujo resulta muy elocuente como ilustración destinada a de- 
mostrar los grandes tamaños que actualmente alcanzan los alterna- 
dores. Vea este alternador de eje vertical acoplado a una turbina RKa- 
plan y compare su tamaño con el del muñeco dibujado. 








ROTOR Y ESTATOR 


Un alternador, como toda máquina eléctrica 
destinada a la producción de energía eléctrica u 
de fuerza motriz a partir de un movimiento de 
rotación, está formado, básicamente, por dos ór- 
ganos concéntricos. Uno de estos órganos es fijo 
y recibe el nombre genérico de ESTATOR; el otro 
órgano gira concéntricamente con dicho estator y 
su nombre es ROTOR. Uno de estos órganos cumple 
con la misión de crear un campo magnético in- 
ductor que hace que el otro órgano se convierta 
en receptor de corrientes inducidas, experimen- 
tando la reacción oportuna. 

En el caso concreto de los alternadores, ¿cuál 
es el órgano inductor?... Es evidente que tanto el 
rotor como el estator puede actuar como induc- 
tor; todo depende de sí consideramos un campo 
fijo o un campo giratorio. 

Sin apartarnos del gráfico que venimos utili- 
zando para representar «| generador elemental, 
nos resultará muy fácil ao reciar la diferencia en- 
tre un alternador de inducido giratorio y otro de 
inducido fijo. 

Cabe preguntarse cuál de las dos fórmulas es 
la más aceptada, y a ello debe responderse que la 
segunda. La inmensa mayoria de los alternadores 
son de rotor inductor. Hay una razón poderosa 
para que así sea. 

El alternador de inducido fijo tiene el campo 
inductor rotatorio, lo que presenta la ventaja de 
que la corriente generada puede conectarse direc- 
tamente a la línea de carga. Un inducido rotato- 
rio, en cambio, requiere anillos de contacto a tra- 
vés de los cuales se alimenta el circuito de carga. 
Y como tales anillos deben montarse al aire y por 
lo general soportan tensiones elevadas, el peligro 
de chispas y cortocircuitos es siempre notable. 

En los alternadores de inductor rotativo la co- 
rriente aplicada a los anillos es siempre una co- 
rriente continua de bajo voltaje (corriente de ex- 
citación del campo), con lo cual se evita el pro- 
blema de la formación de arcos en los anillos de 
contacto. 

Observe que acabamos de hablar de una co- 
rriente de excitación del campo. En efecto, tal co- 
rriente es imprescindible en todo alternador, 
puesto que la corriente alterna no puede dejar 
magnetismo remanente en el núcleo magnético 
del inductor. La corriente de extitación la sumi- 
nistra, en casi todos los casos, una dinamo mon- 
tada sobre el mismo eje del alternador. 
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BATERIA DE EXCITACION 


$4 = DEL CAMPO 





SALIDA DE C.A, 


ALTERNADOR CON INDUCIDO GIRATORIO. 
La corriente alterna se recoge en los anillos de con- 
tacto. 


SALIDA DE C.A. 





BATERIA DE EXCITACION 
DEL CAMPO 


sl 


ALTERNADOR CON INDUCIDO FIJO. El campo 
inductor es giratorio y la corriente alterna se reco- 
ge en los extremos de las bobinas del inducido (es- 
tator). 
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La corriente de excitación del campo 

inductor la proporciona una dinamo 


montada sobre el mismo eje del alter- 
nador. 





COLECTOR DE DELGAS 


ANILLOS COLECTORES 
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INDUCTOR DE POLOS SALIENTES E INDUCTOR DE POLOS LISOS 


Debe saber que existen dos tipos de alternado- 
res, que se diferencian por la forma en que se 
produce la f.e.m. en el arrollamiento inducido. El 
inducido de los alternadores heteropolares está 
formado por bobinas a flujos alternos, cada una 
de las cuales rodea un núcleo magnético; dos nú- 
cleos consecutivos emiten fllujos alternos, igual 
que en una dínamo. Los alternadores homopola- 
lares producen, en los bobinados inducidos, flu- 
jos que tienen siempre el mismo sentido, pero 
que son variables en intensidad. Estos alternado- 
res sólo se utilizan para la producción de corrien- 
tes de alta frecuencia. 

Por tanto, centraremos nuestro interés en los 





ACERO FORJADO 


alternadores heteropolares, que permiten la ob- 
tención de una amplia gama de potencias cuando 
las frecuencias son bajas (50 a 60 Hz). Estos al- 
ternadores se dividen en dos tipos: ALTERNADORES 
DE POLOS SALIENTES Y A+ TERNADORES DE POLOS LISOS. 

Que el rotor sea de polos salientes o de polos 
lisos depende exclusivamente de la velocidad a 
que deba girar. Existen alternadores de gran po- 
tencia, movidos por turbinas de vapor a alta pre- 
sión, que proporcionan velocidad de rotación de 
orden superior a 1200 r.p.m. Para estas velocida- 
des es imprescindible emplear rotores cilíndricos 
de. escaso diámetro, cuyas bobinas queden fuer- 
temente aseguradas en el interior de ranuras, y 


CUÑAS DE SUJECION 


BOBINA 





Aspecto de un rotor a polos lisos para alta velocidad: 1.200 r.p.m. o mas. 


PIEZA POLAR 





BOBINA RUEDA POLAR 


Rotor de polos salientes: Aparece perfectamente 
clara la independencia del bobinado de cada una 
de las piezas polares unidas al bastidor o rueda 
polar. 
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dispuestos de forma que actúen dos o cuatro po- 
los distintos. Sólo así, con este tipo de construc- 
ción, es posible que el rotor resista la enorme 
tuerza centrífuga a que se le somete, 

Cuando la velocidad de giro del rotor (induc- 
tor) debe ser más bien moderada (del orden de 
200 r.p.m.) se prescribe el tipo de POLOS SALIENTES. 
En los alternadores de este tipo el rotor consta 
de varias piezas polares, bobinadas por separado 
v fuertemente sujetas al bastidor solidario del 
Eje. 

Hemos dicho que la conveniencia de emplear 
un tipo de rotor o el otro depende de la veloci- 
dad de giro. Añadamos ahora que siendo la po- 
tencia determinante de esta velocidad —o a la in- 
versa—, también la cantidad de voltamperios exi- 
gibles al alternador condiciona la adopción de ro- 
tor de polos lisos o de polos salientes. 

Se da el caso de que las grandes industrias pre- 
fieran producir la fuerza motriz que necesitan, pa- 
ra cuyo fin emplean por lo general tuboalternado- 
res (alternadores accionados por turbina de va- 


por). Normalmente, cuando la potencia de estas 
unidades es superior a 5000 KVA se utilizan alter- 
nadores a polos lisos. Entre 1500 y 5000 KVA pue- 


den usarse indistintamente ambos tipos. Para po- 
tencias inferiores a 1500 KVA muy raramente se 
utilizan inductores de polos lisos. 


DATOS CONSTRUCTIVOS PARA ALTERNADORES. CONSTITUCION DE LOS 
ESTATORES SOMETIDOS A FLUJOS MAGNETICOS VARIABLES 


Los inducidos de los alternadores son las par- 
tes fijas o estator. Los devanados de estos indu- 
cidos están recorridos por las corrientes, alternas 
generadas, debido a lo cual quedan sometidos a 
flujos magnéticos variables. 

Por tanto, y como siempre que se trata de ca- 
nalizar un flujo variable, el cuerpo del estator está 
formado por un empilado de chapa magnética dis- 
puesta en el sentido del flujo, o sea, en el sentido 
transversal de la máquina. 

Para corrientes de frecuencia normal (50 Hz) 
el espesor de la chapa del estator (inducido) pue- 
de variar entre 0'3 y 0'5 mm. En alternadores de 
alta frecuencia el espesor de la chapa es inferior 
a 0'1 mm. 

Las chapas, una vez empiladas, se fijan y aprie- 
tan entre dos platos con una presión del orden 
de 10 kg/cm*, para evitar que la pulsación del 


flujo que las atraviesa provoque vibraciones. 

Debe evitarse que los bulones de fijación de 
las chapas queden situados en las partes activas, 
puesto que estos bulones, en unión de los platos 
de apriete, actuarían a modo de espiras de corto- 
circuito y ocasionarían corrientes y pérdidas im- 
portantes. La parte activa del circuito magnético 
inducido se monta sobre una carcasa, por lo ge- 
neral de fundición, a la que se acoplan y fijan los 
platos de apriete y sujeción del empilado. 

Los procedimientos de fijación y apriete del 
empilado del estator varian según su tamaño. Pa- 
ra diámetros no superiores a 1 m, las chapas puzx- 
den cortarse de una sola pieza, cosa que simplifi- 
ca considerablemente su montaje. Estas planchas 
se centran con los nervios de la carcasa. Su fija- 
ción y apriete puede hacerse por varios sistemas, 
sobre los cuales nos ilustran las figuras adjuntas. 


FIJACION DEL EMPILADO DEL ESTATOR EN PEQUEÑOS 


ALTERNADORES (2=1m) 


<ES 


<S> 
SN 






Fijación mediante platos de apriete y chavetas., 


Para evitar que las primeras chapas se curven 
hacia afuera, se intercalan entre ellas y los platos 
de presión tres o cuatro chapas más gruesas y 
escalonadas que actúan a modo de muelle, pre- 
sionandolas hacia adentro. 





Plato de 
apriete 


Carcasa de 
fundición 
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Chaveta 


















Empilado de 


chapa magnética 


Algunas veces se sustituyen estas planchas por 
una sola pletina en forma de rueda dentada que 
presiona sobre todos los dientes de la chapa. Es- 
tos dientes reciben el nombre de DEDOS DE PRE- 
SIÓN y son de material no magnético. 
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Plato de Opane 
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Dedos de presión para los dientes. 
Material no magnético. 


Sujeción del empilado mediante pernos roscados 
que atraviesan las chapas. 


ESTATORES PARA GRANDES ALTERNADORES 


Cuando el diámetro exterior del circuito mag- 
nético rebasa la longitud de un metro, las cha- 
pas que lo forman no pueden cortarse de una 
sola pieza. En estos casos la corona de chapas 
se divide en un número determinado de segmen- 
tos que luego se apilan cruzando las juntas. 

El montaje de las chapas en la carcasa usual- 
mente se consigue con chavetas de guía de sec- 
ción diversa (rectangular, circular, cola de mila- 
no, etc.), fijas por medio de tornillos o soldadu- 
ras a los nervios de la carcasa. Añadimos una figu- 
ra donde aparece uno de estos montajes. 

El apretado y sujeción de la chapa, que forma 
paquetes elementales distanciados por separado- 
res, puede asegurarse por medio de platos circu- 
lares de apriete, que en el caso de las grandes má- 
quinas no se fijan, con chavetas, sino con pernos 
o bulones roscados. 

En el caso de los turboalternadores, que re- 
quieren chapas de grandes diámetros, los platos 
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Montaje a juntas cruzadas de un estator de gran 
tamaño. Para no complicar el dibujo (estrictamen- 
te demostrativo) no se han trazado las ranuras 
para los bobinados, 


de apriete son dos placas circulares fuertemente cuales están montadas las chavetas de guía del 
nervadas y mantenidas por tuercas sobre vásta- empilado. Los grandes esfuerzos a soportar per- 
gos roscados que prolongan las barras sobre las ciben una gran fortaleza mecánica. 


Nervios de la carcasa 


Perno de 
apriete 














PP 
— / 
Á Plancha reforzada 
Plato de apriete 
LA CARCASA 
El material de la carcasa, así como el proceso En la actualidad, para grandes alternadores, 
de fabricación seguido, depende muy directamen- se construyen carcasas con elementos soldados de 
te del tamaño del alternador. No hace aún mucho plancha de acero. Una carcasa de este tipo se 
tiempo las carcasas, tanto para máquinas peque- compone de una serie de discos circulares sepa- 
ñas como para grandes máquinas, se construían rados por tirantes tubulares y rodeados por un 
de fundición de acero. cilindro de plancha que constituye la envolven- 
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Carcasa de fundición para alternador de mediana 
potencia (65 KVA). 
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te exterior. Unas barras transversales, soldadas a 
la periferia interior de los discos antes mencio- 
nados, soportan las chapas magnéticas; a menu- 
do estas barras se prolongan por vástagos rosca- 
dos sobre los cuales se atornillan los platos de 
apriete. 


Los discos están formados por varios sectores 
de plancha unidos por soldadura. Según el tipo 
de máquina de que se trate, pueden cortarse de 
tal forma que constituyan al mismo tiempo las 
patas de sujeción del alternador al suelo. Se trata 
de una solución potestativa. 


ESTRUCTURA DE LOS ROTORES SOMETIDOS A FLUJOS 


MAGNETICOS CONSTANTES 


En su modalidad de generadores de corrien- 
te alterna en grandes centrales térmicas e hi- 
dráulicas las máquinas eléctricas alcanzan las ma- 
yores potencias. Se comprende que, desde el pun- 
to de vista mecánico, sea en los rotores de tales 
máquinas donde se presenten los problemas más 
difíciles de vencer por el fabricante. 

Las soluciones mecánicas dadas a estos roto- 
res son muy variadas, en directa dependencia de 
las condiciones eléctricas y mecánicas impuestas 
a la máquina. Dada una determinada 'potencia, la 
construcción del rotor de la máquina varía según 
la velocidad de régimen que deba adquirir y se- 
gún el número de polos. También es un factor de- 
terminante la velocidad de embalamiento que 


Rotores de turboalternador 


La caracteristica de funcionamiento más acu- 
sada para un turboalternador es su alta velocidad 
de giro. Esta velocidad es en Europa de 3000 r.p.m. 
(frecuencia de 50 Hz), y de 3600 r.p.m. en Améri- 
ca (frecuencia de 60 Hz). Estos órdenes de velo- 
cidad obligan a la construcción de rotores de diá- 
metro relativamente pequeño que proporcionen 


debe ser capaz de soportar el iimiuctor rotórico. 

En fin; por muchas razones no puede hablar- 
se de soluciones únicas, aunque sí de dos gran- 
des grupos de rotores, Ya lo hemos dicho antes: 
podemos hablar de rotores de polos lisos, con los 
devanados ubicados en ranuras, y de rotores de 
polos salientes, cuyos devanados circundan sen- 
das piezas polares. 

El primer tipo (polos lisos) corresponde a ge- 
neradores sincrónicos bipolares con velocidades 
del orden de 3000 r.p.m. y frecuencias del orden 
de 50 ciclos por segundo. El segundo tipo corres- 
ponde a generadores sincrónicos de mayor núme- 
ro de polos y cuya velocidad de rotación es mu- 
cho menor, 


velocidades periféricas técnicamente aceptables. 

En la mayoría de los rotores de este tipo, la 
corona del circuito magnético está mecanizada 
sobre el mismo árbol. Es decir: el árbol o eje de 
la máquina experimenta un ensanchamiento ra- 
dial (valga la expresión) que forma la corona del 
circuito magnético. Para ganar espacio en el sen- 





Rotor para turboalternador bipolar a 3.000 r.p.m. 
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tido del radio, las bobinas inductoras se colocan 
en ranuras obtenidas por operaciones de fresado 
que se practican en sentido axial. 

Una vez se han introducido los conductores 
del arrollamiento inductor en el interior de las 
ranuras del rotor, se procede a cerrar dichas ra- 
nuras con calas de bronce de sección convenien- 
te, De esta forma se evita que los conductores sal- 
gan despedidos por la acción de la fuerza centri- 
fuga. 

Un detalle constructivo que difícilmente pue- 
den demostrar las figuras es éste: las ranuras en 
que se alojan los conductores del estator no son 
todas del mismo tamaño, y en general contienen 
una cantidad decreciente de conductores a me- 
dida que se acercan al eje de uno de los polos. 
De esta manera se mejora la forma del campo in- 
ductor. 

Las partes frontales de las bobinas inductoras 
se mantienen fijas por medio de un zuncho cilin- 
drico, que se apoya por un extremo sobre el cuer- 
po del rotor y por el otro sobre un plato circular 
montado sobre el árbol. Estos zunchos están so- 
metidos a grandes esfuerzos mecánicos, por lo 
que deben construirse con aceros muy resisten- 
tes. 

Sabemos que el campo magnético que crea en 
el inductor la corriente de excitación es teórica- 
mente constante. Pero no por ello pueden excluir- 
se la posibilidad de que dicho campo pueda, en 
determinadas circunstancias, fluctuar por encima 
y por debajo de su valor nominal. Pues bien; para 
disminuir las pérdidas debidas a las corrientes 
inducidas por dichas fluctuaciones en la superfi- 
cie del rotor, se practican ranuras circulares de 
l mm de ancho y 2 mm de profundidad escuadra- 
das axialmente y con una separación de 3 a 8 mm. 





Colas de bronce 


Ranuras de turboalternador mostrando las corres- 
pondientes calas de bronce. 





Las ranuras para el devanado del inductor se prac- 
tican directamente en el cuerpo del rotor. Se con- 
siguen mediante fresas de gran precisión. 


Plato Zuncho Cuerpo del rotor 


FAS 
qe PIPA 
AY 


Cabezas de bobinas 








Representación esquemática del montaje de un 
zuncho de protección para las cabezas de las bobi- 
nas inductoras. 
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Las dificultades que ofrece el mecanizado de 
grandes rotores de una sola pieza han llevado a 
los fabricantes a idear otras formas constructi- 
vas, consistentes en formar el cilindro del rotor 
por medio de varias piezas circulares encartadas 
entre sí, fijadas con burlones roscados o bien por 
una brocha central. Los discos extremos son un 
ensanchamiento de las cabezas del árbol. El mon- 
taje con tornillos, por causa de la gran longitud 
que algunas veces alcanza el cuerpo del rotor, no 
siempre es posible. 





O 
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Sujeción por brocha central 


ROTORES DE POLOS SALIENTES 


La parte magnética útil de los rotores de po- 
los salientes está formada por una corona sobre 
la cual se montan las piezas polares. Se compren- 
de que también en este tipo de inductores las for- 
mas constructivas están en función del tamaño y 
velocidad que deba alcanzar el conjunto rotórico 
que soporta las bobinas. Tanto es así, que se ha 
generalizado la costumbre de considerar la velo- 
cidad periférica del rotor como criterio de su 
comportamiento mecánico. 

Sin embargo, la velocidad periférica no es un 
dato suficientemente definitivo. De dos piezas de 
igual masa e igual velocidad tangencial, la que se 
ve sometida a una mayor fuerza centrífuga es la 
que está más cerca del eje de rotación. Esto nos 
indica, en el caso que nos ocupa, que, para una 
velocidad tangencial dada, la fijación de los polos 
a la corona debe ser tanto más segura cuanto me- 
nor sea el diámetro y, por tanto, mayor la velo- 
cidad angular. 
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Sujeción por bulón roscado 
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Rotores para turboalternadores formados con dis- 
cos acoplados, Drs sistemas fundamentales de su- 
jeción. 


Piezas polares 





Corona polar 


Esta velocidad angular, en definitiva, está da- 
da por el número de polos: a menor número de 
polos, mayor velocidad angular (menor diámetro 
en consecuencia), y viceversa. 

, Vamos a examinar la construcción de rotor en 


CUERPOS DE ROTOR 
Para rotores de 4 a 8 polos 


El diámetro del rotor será pequeño; por la 
gran velocidad angular que deben alcanzar las ma- 
sas polares, es el mismo eje el que se constituye 


función del número creciente de polos, conside- 
rando la velocidad de embalamiento posible en 
cada caso, para pasar seguidamente al estudio 
de las piezas polares, su montaje sobre la coro- 
na y el montaje del devanado sobre los polos. 


en corona polar mediante un proceso de meca- 
nizado con máquinas fresadoras de alta precisión 


y gran tamaño. 


Corona polar para alternador pequeño. Las masas polares se han fri- 
sado en el mismo árbol. 


Para rotores de 8 a 14 polos 


Para diámetros mayores y número de polos 
comprendido entre 8 y 14, la cara del circuito 
magnético es una pieza independiente que se fija 
sobre el árbol, al que se une directamente. En es- 
tos casos pueden distinguirse varios tipos de 
construcción : 


a) La corona y los núcleos polares forman una 
sola pieza; sólo los ensanchamientos polares son 
piezas independientes atornilladas sobre las pri- 
meras. 

b) Corona maciza en forma de cilindro mon- 
tada sobre el árbol; las piezas polares se fijan 


Ensanchamiento polar 
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Chaveta Arbol 
Corona y núcleos polares de una sola pieza, sujeta al árbol mediante 


chavetas. Los ensanchamientos polares son piezas atornilladas sobre 
los núcleos. 
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sobre la corona por medio de tornillos. Esta for- 
ma constructiva es poco frecuente por causa de 
la excesiva longitud que deben tener los tornillos. 
Fíjese en que deben atravesar las masas polares. 


c) La corona puede estar formada por un em- 


pilado de chapas de acero de 20 a 40 milímetros 
de espesor. Se fijan por remaches, como muestra 
la figura. Esta solución, que cada día es más co- 
rriente, suprime las dificultades derivadas del mol. 
deo y forjado de grandes piezas. 


d) La corona de las máquinas que deben so- 
portar grandes velocidades de embalamiento se 
forma con discos forjados y entrados en caliente 
sobre el árbol. Estos discos tienen de 300 a 
400 mm de grueso. La superficie exterior se me- 
caniza formando grupos de ranuras múltiples des- 
tinadas a la sujeción de los polos, los que llevan 
sus correspondientes nervaduras, que encajan per- 
fectamente con las que se hayan mecanizado so- 
hre la corona. 





Corona maciza para máquina de poca potencia, Las piezas polares se 
fijan por tornillos a los taladros preparados al efecto. 


Chapas de acero 






Roblones 





Rotor formado por planchas de acero troqueladas y remachadas, 
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Rotor de discos forjados con entalles para el ajus- 
te y sujeción de los polos. 








En máquinas de gran potencia, y para un nú- 
mero de polos comprendido entre 10 y 16, en vez 
de montar el rotor con grandes anillos forjados 
y entrados en caliente se prescribe otra solución: 
la corona del rotor se fabrica en forma de corona 
Circular con gran diámetro interior, corona que se 
monta sobre un plato mecanizado en el árbol. Es 
decir; el árbol no es continuo, sino que está for- 
mado por dos semiárboles con sendos acopla- 
mientos de plato. 

Perseverando en la idea de disminuir el peso 
de las piezas forjadas que constituyen los sopor- 
tes de las piezas polares del rotor, es lógico que 
en grandes alternadores se sustituya la corona 
forjada por un volante, el cual, como todos, está 
formado por un cubo y una llanta unidos por un 
número suficiente de brazos. 


12 . Electricidad IVY 





PLATOS DE ACOPLAMIENTO 


UNE 


Esquema y plano de un rotor acoplado a dos semie- 
jes con platos de acoplamiento. 





Estos volantes, según el número de polos y la 
velocidad de embalamiento prevista, serán de fun- 
dición o construidos por piezas. 
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Volante para rotor moldea- 
do de una sola pieza. 
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volante para rotor con gran 
número de polos. Esta for- 
mado por un empilado de 
planchas convenientemente 
taladradas. 
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En el caso de máquinas con gran número de 
polos y sometidas a velocidades de embalamien- 
to —caso de grandes alturnadores accionados por 
turbinas hidráulicas—, la llanta del volante se for- 
ma con segmentos de plancha fina (2 a 6 mm de 
espesor) montados sobre una cruceta que puede 
construirse en varias piezas. 

El hecho de que estos volantes puedan mon- 


PIEZAS POLARES 


Constitución de las piezas polares 


Las piezas polares alrededor de las cuales que- 
dan enrolladas las bubinas inductoras pueden ser 
macizas o estar forradas por un empilado de cha- 
pa (de 1 a 3 mm de espesor) sin barnizar, corta- 


Volante para rotor con gran 
número de polos. La llanta 
está formada con segmentos 
de plancha fina. 


Alternador de eje horizontal 
cuyos polos están montados 
sobre un volante de gran ta- 
mano. 


tarse por piezas acopladas facilita su transporte, 
cosa muy importante cuando se trata de máqui- 
nas cuyo peso es de cientos de toneladas. 

Los segmentos de la llanta, cortados en pren- 
sa, se montan sobre la cruceta a juntas cruzadas 
y están fuertemente apretados con numerosos 
tornillos. Se comprende que su mecanizado debe 
ser muy preciso. 


das en prensa y montadas entre dos placas más 
gruesas que cierran y presionan el empilado. El 
ensamblado se asegura con remaches o con una 
chaveta grande de sección cuadrada o circular, re- 
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machada sobre las placas de extremidad; tam- 
bién puede solucionarse con tornillos. Este en- 
samblado debe producir una presion del orden 
de 25 kg/cm”. 

La importancia de las placas de extremidad 
depende del valor de la fuerza centrifuga actuan- 
te sobre los polos; sobre la bobina inductora, con- 
cretamente, va que éste es el elemento que de- 
ben soportar las masas polares, 


Placa extrema 





Bulon 





Llanta del volante 


Pieza polar de chapa, con placas extremas dobla- 
das en ángulo recto. 


MONTAJE DE LAS PIEZAS POLARES 


Cuando se trata de rotores con volante, los 
polos se hjan a la llanta por medio de tornillo 
entrados desde la cara interna de la llanta. Las 
dos figuras anteriores muestran montajes de este 
tipo. 

Pero si el rotor está formado por un tambor 
macizo, los polos sólo pueden fijarse por el ex- 
terior mediante tornillos muy largos. Estos roto- 
res no pueden soportar grandes velocidades, ya 
que, normalmente, falta espacio donde colocar un 
número suficiente de tornillos. 

Por tal motivo, se prefiere a esta solución otra 
en la cual los núcleos polares forman cuerpo con 
la corona del rotor; en estos casos sólo deben 
fijarse los ensanchamientos polares, que por su 
escaso grueso permitan el empleo de tornillos con 
absoluta seguridad. 

En muchos tipos de rotores las masas polares 
se fijan a la corona por un sistema de llaves rec- 
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remachado 


Para pequeñas velocidades, estas placas extre- 
mas son simples planchas de hierro de 5 a 19 mm 
de espesor, que en el caso de mavores fuerzas 
centrifugas toman forma de perfil en ángulo 
recto. 

Con el aumento de la fuerza centrífuga las pla- 
cas de extremidad son cada vez más gruesas, y 
tienen pronunciados picos capaces de sostener 
las bobinas inductoras en toda su parte frontal. 


Placa extrema fuerte 









Llanta 








Zo mu AE 
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Pieza polar para alta velocidad. Observe la recie- 
dumbre de la pieza extrema. 





Fijación de un polo sobre un tambor macizo. So- 
lución sólo apta para pequeñas velocidades. 


tangulares o de las llamadas cola de milano. Este 
sistema de fijación ofrece, ante los esfuerzos me- 
cánicos, mayores secciones de ataque que las fija- 
ciones cbtenidas con tornillos o turriones. Por 
tanto, se comprende que con estas uniones pue- 
dan admitirse velocidades mucho más elevadas. 

El montaje por llave rectangular o por cola 
de milano exige una fijación sin juego. Para uvi- 
tarlo se colocan unas calas, formadas por dos cu 
ñas en oposición, entre la llave del polo y una 
de las paredes de la ranura practicada en el cuer- 
po del rotor. 

Cuando por motivos de espacio el polo sólo 
puede fijarse con un solo encaje, se prescribe la 
forma de cola de milano, que se comporta mejor 
que la llave rectangular rente a la acción de las 
lhuerzas tangenciales. En cambio, cuando la fija- 
ción puede hacerse con múltiples ranuras, es me- 
jor utilizar llaves rectangulares, que permiten una 
mejor repartición de las cargas entre las distin- 
tas ranuras de la fijación. 





TINTA, 


Nucleo polar formando pieza con la corona del 
rotor. El polo se completa con un ensanchamiento 
polar sujeto con tornillos. 


Montaje de un polo con sujeción por cola de mila- 
no (figuras A y B. y montaje con llave rectangu- 
lar (figura €). 





MONTAJE DE LOS ARROLLAMIENTOS 


Sabemos que las piezas polares son el núcleo 
de las bobinas inductoras. Mecánicamente, son el 
apoyo de dichas bobinas. 

Lo más importante, desde un punto de vista 
mecánico, es que las bobinas del inductor (rotor), 
una vez montadas, queden aseguradas contra :1a 
acción de la fuerza centrifuga. 

Consideremos una pieza polar rodeada de su 
correspondiente bobina inductora. La fuerza cen- 
trítuga F, actuante sobre una sección axial de :a 
bobina, puede descomponerse en una fuerza F,, 
paralela al eje del polo, y en una fuerza F,, per- 
pendicular a dicho eje. 

Observe que la fuerza F,, queda equilibrada por 
el ensanchamiento polar; pero no así la fuerza F,, 
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que tan sólo está contrarrestada por la resistencia 
mecánica de la misma bobina. 

Cundo F, es pequeña, la bobina soporta sin pe- 
ligro la acción de esta fuerza; pero si es grande 
(lo que ocurre en las máquinas de poco número 
de polos) deben añadirse al conjunto rotor unas 
calas interpolares que eviten la deformación trans- 
versal de las bobinas. 

Estas calas o cuñas interpolares se construyen 
preferentemente con aleaciones de aluminio y 
siempre con materiales no magnéticos. Su forma 
depende muy directamente del tipo de máquina 
al que deben servir. 


Cuñas interpolares para ro- 
tores de seis y cuatro polos, 
respectivamente. 


Cuña interpolar 
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REALIZACIONES DE LOS ARROLLAMIENTOS 


Sin duda no le habrá pasado inadvertido que 
en esta lección estamos dando prioridad a las 
cuestiones constructivas, en contra de lo que he- 
mos venido haciendo, o sea: empezar por los te- 
mas técnicos. 

Un alternador es una máquina demasiado com- 
plicada para enfocar las cuestiones referentes a 


su cálculo sin tener una idea, por lo menos apro- 
ximada, de su estructura real; ésta es nuestra opi- 
nión y por ello estamos preocupándonos, de hacer- 
le ver la estructura de un alternador, En el camino 
emprendido, hemos llegado a una fase decisiva: 
los devanados. En definitiva son ellos los que ac- 
cionan la máquina. 


TIPOS FUNDAMENTALES DE DEVANADOS PARA ESTATORES 


¿Cómo son los devanados del inducido de un 
alternador? Usted, que conoce la dínamo, no pue- 
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de tener ninguna dificultad en entender los deva- 
nados del alternador, aunque la verdad es que no 


resulta (lemasiado fácil explicarlo sin tener la se- 
guridad de que el lector tendrá la suficiente ima- 
ginación para saber interpretar los gráficos ex- 
plicativos y representativos que son la base fun- 
damental de este tema. Ponga por su parte el 
máximo interés. 

Cada ranura de la máquina puede contener va- 
rios conductores que, una vez unidos por cone- 
xiones frontales, constituyen el arrollamiento de- 
seado. Los conductores de una misma ranura 
pueden estar atravesados por una misma corrien- 
te, perteneciente a una fase determinada, o por 
corrientes distintas pertenecientes a fases dife- 
rentes. 

De acuerdo cor. estas realidades, podemos con- 
siderar dos casos de arrollamiento: 

a) Todos los conductores de una ranura pue- 
den seguir caminos paralelos a los planos extre- 
mos de la máquina. En este caso hablaremos le 
un ARROLLAMIENTO DE UNA SOLA CAPA. En los gráfi- 
cos que siguen intentamos mostrar la forma que 
adoptan estos arrollamientos. 


VISTA INFERIOR 





VISTA FRONTAL 


Este es el mismo arrollamiento anterior, represen- 
tado según una vista frontal y otra vista inferior 
(según la dirección de la flecha). 





CABEZA DE BOBINA 


Fragmento de arrollamiento a una sola carga. Bo- 
binas concéntricas con sus cabezas situadas en una 
sola superficie curvada. 





CABEZAS DE LAS BOBINAS 


Por último, ésta sería la representación simbólica 
del arrollamiento de que venimos hablando. 
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Hemos visto un arrollamiento de una sola capa, 
las cabezas de cuyas bobinas están dispuestas de 
modo que sus aristas superiores e inferiores es- 
tán en una misma superficie curva. Veamos ahora 
el mismo arrollamiento, pero con las cabezas de 
las bobinas en un plapo vertical. 


... oo. 
(1... .0.LXÑ 
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¡16050060 





He aqui el arrollamiento que nos ocupa representa- 
do según dos vistas ortogonales, 


b) La mitad de los conductores de cada ranu- 
ra siguen un camino y la otfa mitad otro camino 
distinto. En este caso hablaremos de un arrolla- 
miento de dos capas. 


Bobinas ejecutadas sobre molde para un estator 
con arrollamiento a doble capa. 
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Fragmento de un arrollamiento a una sola capa 
les el mismo que hemos visto) con las cabezas de 
las bobinas situadas de forma que las aristas A, B 
y C estén en un mismo plano vertical. 








CABEZAS DE LAS BOBINAS 


Finalmente, vea la representación simbólica del 
arrollamiento. Observe que la única diferencia con 
el anterior está en la representación de las cabe- 
zas de las bobinas. Aquí se indica su superposición 
según un plano vertical. 
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Representación simbólica de un devanado a dos capas. 
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Veamos, para finalizar esta visión de conjunto 
de los arrollamientos estatóricos, la representa- 
ción simbólica de los devanados más utilizados. 
Creemos que con lo que llevamos dicho podrá 
interpretar la forma real de estos arrollamientos. 





CABEZA DE BOBINA Arrollamiento a una sola capa. Bobinas idénticas. 








ZA MM 
POSIBLES CABEZAS DE BOBINAS 
Arrollamiento a una sola capa. Bobi- 
nas concéntricas en un solo plano. 
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CABEZAS DE LAS BOBINAS 


Arrollamiento en dos capas. 


CONDUCTORES SUBDIVIDIDOS DE SUBDIVISIONES TRANSPUESTAS 


Si consideramos un conductor macizo situado 
en una ranura, es evidente que cuando este 
conductor sea atravesado por una corriente se 
creará un campo magnético a su alrededor. Pero 
sucede que las líneas de fuerza de este campo se 
disponen de tal manera que, si en el conductor 
consideramos la unidad de superficie a distintos 
niveles dentro de la ranura (estas secciones re- 
presentan un conductor elemental), el conductor 
elemental situado más hacia el exterior de la ra- 
nura se halla menos afectado por el campo mag- 
nético. 

De ello resulta que el conductor a elemental, 
tiene mayor reactancia que el conductor elemen- 
tal b de la figura; y en consecuencia la densidad 
de corriente será superior en b que en a ante las 
corrientes alternas. 

Podemos afirmar, pues, que para las corrien- 
tes alternas la densidad aumenta desde el fondo 
de la ranura hacia el exterior. 

Este fenómeno, que tiene muy poca importan- 
cia cuando los conductores son de reducida sec- 
ción, resulta nocivo en estatores de grandes má- 
quinas que exigen conductores de gran sección. 
Si estos conductores fuesen macizos, la diferente 
densidad de corriente a diversos niveles llevaría 
a una distribución muy desigual de las corrientes 
inducidas, lo cual repercutiría en pérdidas por 
calor inadmisibles. 
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SECCION DEL CONDUCTOR ELEMENTAL b 
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SECCION DEL CONDUCTOR ELEMENTAL a 


¡Jampo magnético de un conductor macizo situado 
eón una ranura. 


Para evitar los efectos del fenómeno descrito 
se utilizan barras conductoras de fabricación es- 
pecial (amparadas por patentes), entre las que 
deben citarse las barras llamadas Punga y Roe- 
bell. 


BARRA PUNGA 


La barra Punga está formada por una serie de 
conductores de sección rectangular. Esta barra 
se coloca en la ranura de manera que la dimen- 
sión menor de cada sección esté en el sentido de 
la altura. 

Los conductores elementales de la barra que- 
dan aislados entre sí durante todo el recorrido 
de la ranura en que se ubican. Pero lo que dis- 
tingue estas barras es que cada conductor, a lo 
largo de la ranura, ocupa todas las posiciones 
posibles en el sentido de la altura, con Jo cual la 
impedancia en cada sección, y con ella la densi- 
dad de corriente, se hacen uniformes. 

Esta uniformidad se consigue con el paso 
brusco del conductor que ocupa la posición más 
alta de la ranura a la posición más baja de la 
misma. Si la barra está formada por n conduc- 
tores elementales, hay n-1 posiciones equidistan- 
tes sobre la longitud axial de la ranura. La barra 
entera se encinta o se coloca en el interior de 
un canuto aislante. 


BARRA ROEBELL 


El empleo de la barra Roebell es la solución 
más comúnmente utilizada para igualar la dis- 
tribución de una corriente variable a través de 
la sección de un conductor de grandes dimensio- 
nes. Esta barra está formada por elementos de 
igual altura que la barra Punga (1'8 a 2 mm), pero 
de ancho igual 1 la mitad. 

Los conductores elementales presentan dos 
columnas según el ancho de la ranura. Es decir: 
la sección de estas barras presenta dos columnas 
de conductores elementales. Estos conductores 


AISLAMIENTO 
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o 
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CONDUCTOR ELEMENTAL 
Altura de 1'8 a 2 mm 


Disposición de una barra Punga en el interior de 
la ranura. 


forman por un lado un haz ascendente y por el 
otro un haz descendente; pero no sólo eso, sino 
que cada vez que un conductor alcanza la posi- 
ción más alta o más baja en la ranura pasa de 
una a otra fila, Este trueque de posiciones sólo 
se da en el interior de la ranura; no fuera de ella. 

Los conductores elementales, como es lógico, 
están aislados entre sí; y el conjunto de la barra 
se encinta o enfunda con un canuto de material 
dieléctrico que constituye la envolvente general 
aislante. 





Estructura que adopta un juego de cinco conductores básicos en una 
barra Roebell 
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AISLAMIENTO DE LOS ARROLLAMIENTOS 


El sistema aislante de una máquina compren- 
de, en general, tres factores: el aislamiento de 
los conductores unitarios, el de las espiras y el 
de las masas. 

En todos los casos, el tipo de material aislan- 
te está determinado por la temperatura que al. 
canza la máquina a la potencia nominal. 

Los aislantes deben ser capaces de soportar 
no sólo las tensiones permanentes debidas al pro- 
pio funcionamiento de la máquina, sino también 


las subtensiones accidentales de corta duración 
debidas, por ejemplo, a las sobrecargas que pro- 
duce el cierre O apertura del circuito de la má- 
quina. 

Otra cuestión a considerar, a la hora de elegir 
los aislantes de una máquina eléctrica, son los 
esfuerzos de orden mecánico a que se verán so- 
metidos, debidos, por un lado, al movimiento de 
rotación del inductor y por otro a las dilatacio- 
nes de los distintos órganos. 


AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES UNITARIOS 


Los conductores que forman los devanados de 
la máquina deben estar aislados unos de otros, 
cosa que puede conseguirse siguiendo técnicas 
distintas, según aconseje la importancia del ais- 
lamiento y la mayor o menor, sección del con- 
ductor. 

Para conductores de poca sección (hasta 30 
ó 40 mm?) se prescriben aislamientos de fibras 
textiles (una o varias capas), papel o esmalte. El 
algodón, la seda, el nylon o el rayón son las fibras 
más empleadas. Como fibras minerales de alto 
poder dieléctrico debemos citar la fibra de vidrio 
(silicona) y el amianto. 

Los recubrimientos fibrosos de papel son poco 
utilizados en máquinas giratorias. El papel pue- 
de considerarse un dieléctrico; pero los recu- 
brimientos de que hablamos actúan de simples 
separadores, de forma que sus cualidades dieléc- 
tricas son tan sólo las debidas al fluido que relle- 


SEPARADORES 


En algunos casos especiales sólo es necesario 
colocar separadores no continuos entre los con- 
ductores; separadores que se fijan cuidadosa- 
mente y que sólo pueden ser utilizados cuando 
no son de temer sobretensiones, ni aun de poca 
duración, ya que estos separadores serían fácil- 
mente contorneados.por el arco. Este aislamien- 
to se emplea tan sólo para la separación de ba- 
rras Punga o Roebell y en las espiras de bobinas 
inductoras de pletinas anchas. 

En otros casos los separadores son de micani- 
ta, amianto aglomerado, fibra estratificada, etc. 
Los separadores, generalmente, quedan pegados 
al cable por medio de un barniz. 
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na los intersticios, fluido que generalmente es 
aire. Excepto si se toman precauciones muy es- 
peciales, raramente se puede contar con que un 
barniz de impregnación forme una película con- 
tinua. 

Actualmente se obtienen esmaltes de extraor- 
dinarias cualidades aislantes y mecánicas (gran 
resistencia a los esfuerzos de flexión, por ejem- 
plo), lo que ha hecho retroceder extraordinaria- 
mente el empleo de cubiertas aislantes de tipo 
textil o mineral. El progreso técnico experimen- 
tado en la fabricación de barnices aislantes inclu- 
so ha hecho desaparecer las cubiertas de algodón 
con que antes se protegían los hilos esmaltados. 

Hoy en día, lo que eran hilos con cubiertas 
textiles son casi exclusivamente hilos esmaltados, 
o esmaltados y recubiertos con fibras a la sili- 
cona. Su elasticidad y poder dieléctrico así lo 
permite. 


SEPARADOR 
AISLAMTE PLETIMA DE COBRE 
Y 





ENCINTADO 


Los conductores de gran sección se aíslan ge- 
neralmente por encintado, siguiendo la misma 
técnica que describimos acto seguido para el ais- 
lamiento de las espiras. 


AISLAMIEMTO DE LAS ESPIRAS 


Cuando la tensión que puede aparecer entre 
espiras es demasiado elevada para confiar en un 
simple aislamiento por barniz, se encintan todos 
los conductores, uno a uno, operación que por io 
general se realiza a mano. 

Las cintas más utilizadas para este menester 
son: 

l. Cintas no barnizadas de algodón, silicona o 
de amianto. Este último debe barnizarse durante 
el encintado. 

2. Cintas barnizadas de silicona, algodón o te- 
jidos sintéticos. 

3. Cintas de mica. Son productos compuestos: 
seda-mica, papel-mica y silicona-mica. La mica 
puede sustituirse por hojas de un papel de mica 
llamado samica. 

4, Películas sintéticas derivadas de sustancias 
celulósicas. 


AISLAMIENTO DE MASAS 


Entendemos por aislamiento de masa los ais- 
lamientos que tienen por misión establecer un 
medio dieléctrico entre las partes eléctricamente 
activas del alternador (y en general de toda má- 
quina eléctrica) y la masa del mismo; o sea, las 
partes metálicas (piezas polares, carcasa, etc.). 

Cuando las tensiones son débiles (hasta 400 V) 
y no son de temer acumulaciones de polvo, es su- 
ficiente con aislar de masa sólo las partes activas 
en directo contacto con ella. 

Para tensiones superiores a 400 V y hasta 


CONDUCTOR MULTIPLE 
Aislamiento por barniz 


ENCINTADO DE UN 





ENCINTADO DEL CONJUNTO 


Técnicamente, las cintas sin barnizar sólo pue-, 
den considerarse separadoras. Deben impregnarse 
para que puedan citarse como dieléctricos, aun- 
que las cintas barnizadas sólo serán buenos ais- 
lantes si el barniz, una vez seco, está completa- 
mente exento de fisuras. 

Las cintas de mica se emplean para máquinas 
de alta tensión y calentamiento elevado. 

Las películas sintéticas van imponiéndose, de- 
bido a que, a igual espesor, permiten mayores ten- 
siones. Su colacación, empero, es mucho más deli- 
cada que la de otros tipos de cintas. 


5000 V es necesario aislar los arrollamientos que 
quedan fuera del hierro con un aislante sólido, 
cuyo poder dieléctrico puede ser menor que el de 
los aislantes situados en contacto con el hierro. 
No debemos olvidar que también el aire es un 
dieléctrico. 

Para altas tensiones (por encima de 5000 V), 
y siempre que sean de temer acumulaciones de 
polvo o condensaciones de vapor atmosférico de- 
ben aislarse todos los arrollamientos contando 
con la máxima tensión de trabajo posible. 


AISLAMIENTO DE LAS BOBINAS INDUCTORAS 


EN MAQUINAS SINCRONICAS 


La bobina queda separada de la masa por una 
camisa y unos cuadros aislantes. Parte de la bo- 
bina se encuentra en contacto con el aire; este 
contacto permite buena refrigeración, y, por con- 
siguiente, una mayor densidad de corriente. El 
espesor de las camisas es de 1 a 3 mm, el de los 
cuadros es más variable y llega hasta unos 5 mm. 


La camisa aislante del polo, así como los cua- 
dros aislantes, se constituye con materiales estra- 
tificados aglomerados de micanita presspan o un 
combinado de ambos. 

Se comprende que nos referimos al caso de 
un inductor de polos salientes y de un aislamien- 
to de masa de tipo general no único. 


191 


CONDUCTOR PARCIAL 





Cuadro aislante(hasta 5 mm.) 






E IIS 
ll 
a 


a A 
td 


Dirrir272777 0 
by 5 9% 4 05 0 


Ed dd 


AISLAMIENTO DE LAS RANURAS 


Falsa espira aislante 


Camisa aislante 
(de 1a 3 mm.) 


ARROLLAMIENTOS CON HILOS FINO EN RANURAS SEMICERRADAS 


Las ranuras se revisten con una hoja aislante. 


El material depende del tipo de aislamiento que 
deba obtenerse, 


Lo más frecuente es que estos aislamientos de 
ranura se obtengan introduciendo en ellas una 
pieza en forma de U de tela aceitada, cartón ais- 
lante, película de plástico o de tela de mica. Estos 


CONDUCTORES DE lA BOBINA 
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Arrollamiento a una sola capa con bobina de hilo fino. 
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aislamientos se refuerzan en sus extremos y se 
les hace salir algunos milímetros fuera del hierro. 

La bobina, de hilo recubierto de esmalte o de 
fibra (caso menos corriente), se prepara sobre una 
plantilla y se introduce luego, hilo por hilo, en 


la ranura ya revestida con la camisa anterior ais- 
lante. 


CUÑA DE CIERRE 





AISLANTE DE LA RANURA 
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Corte de un arrollamiento con hilo fino realizado 
a dos capas. 


Una cuña de madera, fibra o presspan cierra 
la abertura de la ranura. 
Este sistema de arrollamiento se impone en 


ranuras semicerradas, cuya abertura no permite 
la introducción de conductores de medida o gran 
sección. 


ARROLLAMIENTO DE BARRAS EN DOS CAPAS 


En el caso de máquinas de mediana y gran 
potencia las bobinas, como ya hemos dicho, están 
formadas por conductores en forma de barras que 
requieren ranuras abiertas para ser introducidos 
en ellas. Estas bobinas se introducen cuando ya 
han sido completamente aisladas. Se preparan bo- 
binas completas en moldes de madera que luego 
se introducen en la ranura correspondiente. Re- 
petimos que estas barras ya llevan el oportuno 
aislamiento de masa. 

Cuando se trata de grandes máquinas se pre- 
para el devanado con medias bobinas completa- 
mente aisladas. Se introducen primero las semibo- 
binas de la capa inferior y luego las de la capa 
superior, soldando seguidamente sus extremi- 
dades. 

Las cabezas de las bobinas de todos los arro- 
llamientos deben fijarse con seguridad por medio 
de calas, para evitar que se deformen por la ac- 
ción de las corrientes que las recorren o por fuer- 
zas debidas a la rotación. En máquinas de gran 
potencia estas sujeciones tienen una importancia 
decisiva. 

Vea un ejemplo de sistemas de sujeción para 
cabezas de bobinas. 
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13 - Electricidad IV 


AISLAMIENTO DE UNA SECCION 













ENCINTADO INTERIOR 
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CAPA AISLANTE EXTERIOR 


Barra conductora formada por cuatro secciones de 
nueve conductores elementales cada una. 
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ARROLLAMIENTO DE LOS ROTORES DE MAQUINAS SINCRONICAS 


En máquinas pequeñas (de polos salientes) las 
bobinas inductoras están formadas por hilos re- 
dondos o rectangulares que rodean las piezas po- 
lares. Los hilos unitarios acostumbran estar es- 
maltados o recubiertos de algodón. La bobina en- 
tera se encinta o se impregna de barniz. 









Representación esquemática 
de una bobina para rotor 
formada por pletinas de co- 
bre. Advierta los aislamien- 
tos. 





Representación esquemática Wei rotor de un turbo- 
generador de seis polos formado por seis grupos de 
tres bobinas concéntricas. 


ORGANOS DE TOMA DE CORRIENTE 


ANILLOS COLECTORES 


Son, como su nombre indica, unos anillos des- 


tinados a recoger la corriente de excitación, pro- 
cedente de la <inamo excitatriz, que alimenta las 
bobinas inductoras. 
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En máquinas de mediana y gran potencia, las 
bobinas están formadas por pletinas de cable 
arrolladas y separadas por una capa de cartón 
presspan. 

La superficie exterior de la bobina debe bar- 
nizarse con alguna laca apropiada. 


en, aislador 
_< _Pletina de cobre 
Prespan 


Pletinas formando aletas 
de ventilacion 


Plato aislador 


eb COMER aislante 


Aro de presión 


Además, y para aumentar la superficie de en- 
friamiento, una de cada tres o cuatro espiras tie- 
ne mayor diámetro, formando aletas de ventila- 
ción en la superficie exterior de la bobina. 

Los arrollamientos de los rotores de polos !i- 
sos (para turboalternadores) están formados por 


bobinas concéntricas. Cada polo tiene un número ' 


determinado de bobinas concéntricas realizadas 
con pletina de cobre. 

Los conductores elementales se forman sobre 
molde para formar las espiras, que se colocan una 
por una en el interior de las ranuras y se separan 
con una capa de presspan. Una vez situadas las 
bobinas se ensamblan las cabezas. 

Ya hemos hablado del zunchado que protege 
las cabezas de bobina de estos rotores, evitando 
su deformación por la acción de la gran fuerza 
centrífuga que actúa sobre ellas. 


Al principio de esta lección hemos dado un 
gráfico donde se muestra la posición relativa de 
estos anillos entre la dínamo y el rotor del al. 
ternador. 
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Anillos colectores montados para velocidades peri- 
féricas de 12 a 15 m/seg. 


Fotografía de un rotor Oerlikon, donde se aprecia 
el conexionado de las bobinas inductoras y las co- 
nexiones a los anillos colectores montados sobre el 
eje. 


ANILLOS COLECTORES 


Los anillos colectores se construyen en acero o 
fundición. 

Cuando la velocidad periférica de los anillos 
es de 12 a 15 m/seg, el montaje de los anillos se 
efectúa por medio de bulones que los fijan a un 
núcleo especial unido al árbol de la máquina. 

Para grandes velocidades los anillos colectores 
se calan en caliente, sea sobre un cubo especial o 
directamente sobre el árbol del alternador. Entre 
los anillos y su asiento se coloca una lámina de 
micanita. 


ESCOBILLAS Y PORTAESCOBILLAS 


La corriente continua que recogen los anillos 
colectores les llega a través de escobillas. Tiem- 
po atrás se emplearon escobillas metálicas, hoy 
en día desaparecidas y sustituidas por escobillas 


Anillos colectores 


Borne de to- 
/ ma de contac- 
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Para aumentar la adhesión entre las escobillas 
y los anillos colectores de alta velocidad, se prac- 
tica en la superficie de éstos unas ranuras helicoi- 
dales que, además, aumentan la superficie de en- 
friamiento, 

En máquinas grandes, y puesto que la superfi- 
cie de enfriamiento de los anillos es siempre pe- 
queña, muchas veces se les provee de aletas de 
ventilación fresadas en la masa de los aros y de 
canales para la circulación del aire, estudiando 
un circuito interior de ventilación. 


de carbón que apenas desgastan los anillos. La 
conexión eléctrica entre la escobilla y el circuito 
fijo se efectúa por medio de una trenza de cobre 
muy flexible. 
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Un portaescobillas debe reunir las siguientes 
propiedades: 

l. Debe asegurar un contacto permanente en- 
tre la escobilla y el colector, a pesar de posibles 
irregularidades en la superficie de éste último y 
de las vibraciones debidas al movimiento. 

2. La presión de la escobilla debe ser regula- 
ble en marcha, para contrarrestar cualquier irre- 
gularidad a ella debida. 


Portaescobillas del tipo a 
reacción. 


| Escobilla 


Tornillo de la pinza 





Trenza de 
SEN Ma 
¿7 


3. El cambio de una escobilla debe ser posible 
también con la máquina en marcha. 

4. La posición de la escobilla sobre el colector 
debe ser invariable a pesar del desgaste de 
aquélla. 

Cerremos esta cuestión con unas ilustraciones 
que deben servirnos para tener una clara idea de 
las soluciones mecánicas que dan al portaescobi- 
llas las cuatro cualidades antericrmente citadas. 


cobre 





N 


Portaescobilla 


Muelle de presion 


Borne de contacto 


Escobilla 





Portaescobillas de pinza. Observe que la regulación de presión se hace 
accionando el tornillo de la pinza que permite inclinar más o menos 
el cuerpo del portaescobillas lo que tensa o afloja el muelle de presión. 
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Portaescobillas a reacción. 


Portaescobillas dobles a pinzas. 


Grapa de ajuste Eje de presión  Deslizadera 
de presión / A 
Da | Caple 


Anillo porta-escobillas 





Muelle 


Escobilla 


e 


Caja porta-esco- 


billas 
Colector de Portaescobillas empleado ex- 
¡llos clusivamente en colectores 
ani Separador de anillos. 
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ALGUNOS DATOS TECNICOS SOBRE ALTERNADORES 


VELOCIDAD SINCRONICA 


Venimos hablando de máquinas sincrónicas de 
c.a. Ha llegado el momento de aclarar este con- 
cepto: qué entendemos por sincronismo al refe- 
rirnos a una máquina eléctrica, 

Una máquina eléctrica es sincrónica cuando 
la velocidad de giro del rotor ofrece una relación 
de simultaneidad con la frecuencia de la co- 
rriente. 

Concretando: una máquina es sincrónica cuan- 
do para una frecuencia f de la corriente pasan 
dos polos en cada período frente a un punto dado 
del estator, 

La velocidad de giro se da en revoluciones por 
minuto (r.p.m.). Por tanto, entre la velocidad y 
la frecuencia para una máquina con un número 
de pares de polos igual a p (la máquina tendrá 
2p polos) existirá esta relación: 


Períodos por minuto f x 60 
*P.M. = ——————————————=- = 
Pares de polos p 





Si la frecuencia es de 50 períodos por segun- 
do, la velocidad de sincronismo será: 


50 x 60 3000 
r.p.Mm. = ———= 
p p 








Una máquina es sincrónica cuando por un punto 
del estator pasan dos polos durante un periodo. 


CONEXIONADO DE LOS ARROLLAMIENTOS ESTATORICOS 


Los cinco gráficos que llenan este apartado 
pretenden poner de manifiesto las distintas for- 
mas en que pueden conectarse las bobinas indu- 
cidas para obtener conexiones monofásicas o tri- 
fásicas en estrella y en triángulo. En estos gráfi- 
cos, y para ganar en claridad, sólo se ha dibujado 
una bobina por fase. 

No insistimos sobre las definiciones de los co- 
nexionados en estrella y triángulo, puesto que son 
conceptos ampliamente tratados en más de una 
de nuestras lecciones anteriores. 


Decimos que, en estos gráficos, sólo se ha re- 
presentado una bobina por fase (nos referimos, 
naturalmente, al inducido) con lc cual queda ex- 
plícitamente dicho que pueden existir más de una 
bobina por fase, como realmente se hace. 

Creemos que en estas ilustraciones se ha con- 
seguido dar una idea clara de la manera de que- 
dar conexionadas las bobinas de cada fase con 
bobinas de las demás, según pretendemos obtener 
conexiones monofí. 75, O trifásicas en estrella o 
triángulo. 
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Alternador monofásico a po- 
los salientes. Observe que 
las bobinas inducidas se han 
conexionado en serie. 
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lisos, conexionado en es 
trella. 
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Alternador trifásico a polos 
lisos, conexionado a trián- 
gulo. 
Ss 
Monofásico 





Alternador de tres bobinas 
inducidas conexionadas en 
serie formando un circuito 
monofásico. 


Alternador bifásico. Cuatro 
devanados estatóricos defasa- 
dos a 90-, 


BOBINADOS ESTATORICOS - SUS TIPOS 


En la primera parte de esta misma lección he- 
mos estudiado los detalles constructivos del al- 
ternador, entre los cuales encontramos la forma 
que podrán adoptar los bobinados del estator o 
inducido. En esta segunda parte ofrecemos una 
idea más técnica de la cuestión, dándole a cono- 
cer la representación esquemática de los devana- 
dos estatóricos más utilizados en los alternadores, 

No olvide, por favor, que casi todos los con- 
ceptos estudiados en nuestras lecciones con refe- 
rencia a los generadores de corriente continua 
son también válidos en el caso de los alterna- 
dores. 

Las numerosas variedades de bobinados de al- 
ternadores pueden agruparse en dos familias: 
los de una capa y los de dos capas. Cada una de 
estas capas puede estar formada —la parte de la 
bobina interior a la ranura— por bobinas deva- 
nadas, conductores macizos o bobinas repartidas, 
en forma de devanados ondulados o imbricados 
(como en el caso de las dínamos) según sea la 
forma de conectar las cabezas de bobina. En má- 
quinas pequeñas se usa un devanado de bobinas 
de tipo concéntrico practicado en ranuras semi- 
cerradas. 





Los devanados pueden ejecutarse por medio 
de bobinas o por lo que se llama secciones idén- 
ticas. Se trata de una nomenclatura no muy exac- 
ta. En general, se habla de una bobina cuando se 
trata de devanados continuos o de devanados por 
elementos preparados en moldes, destinados a 


ocupar dos ranuras completas con un solo eje de 


simetría. 
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Comúnmente, hablamos de un arrollamiento 
por secciones cuando lo ejecutamos con elemen- 
tos uniformes (barras conductoras) destinadas a 
ocupar dos ramuras completas (arrollamientos a 


AS 





Arrollamiento por secciones en dos capas. 


DEVANADOS DE UNA SOLA CAPA 


Los devanados de una sola capa (cada ranura 
estará ocupada por un solo brazo de bobina) pue- 
den realizarse con bobinas o con secciones idén- 
ticas, según los casos e importancia de la máqui- 
na. Los bornes de los arrollamientos deben ocu- 
par posiciones fijas preestablecidas; pero no así 
las posibles conexiones entre secciones, que pue- 
den establecerse donde resulte más práctico, ya 
que las fe.m. de las bobinas se sumarán igual- 
mente. 

Cuando el devanado de una sola capa se hace 
con bobinas, puede obtenerse por un devanado 
continuo (por polos consecuentes) o bien por un 
devanado independiente para cada polo (devana- 
do por polos). En este segundo caso se tiene la 
ventaja de poder preparar bobinas independien- 
tes y de un solo tipo. | 

Un devanado por secciones puede ser ondula- 
do o imbricado (igual que en las dínamos), aun- 
que el arrollamiento ondulado de una sola capa 
está prácticamente abandonado. En el arrolla- 
miento imbricado, las secciones pueden quedar 
decaladas (corridas una o más ranuras respecto 
a la sección inmediata), pero siempre serán sec- 
ciones idénticas. 


DEVANADO EN DOS CAPAS 


Este devanado sólo puede realizarse de otra 
forma de secciones idénticas, tanto en ondulado 
como en imbricado. Se comprende que en este 
caso los conductores de una misma fase deben 
conectarse en un orden dado, puesto que la f.e.m, 
producida en una espira es el resultado de las 
f.e.m. de las dos capas. 
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ENTRADA 


una capa), o la mitad superior de una y la mitad 


inferior de la otra. Cada sección se prepara con 
total independencia del estator; en moldes que 
generalmente son de madera. 





Arrollamiento de una sola capa con secciones con- 
céntricas. 





Devanado a polos consecuentes. 


SALIDA 


ENTRADA 
3 SALIDA 









A 


Devanado por polos. 


En devanados de este género es posible esta- 
blecer pasos fraccionales. Sobre ello, empero, no 
queremos insistir por escapar al carácter elemen- 
tal de esta lección. 

Estos devanados están determinados por el 
número de ranuras que corresponde1 por polo y 
por fase. 


polos y tres fases, repartidas en 24 ranuras. El 


de paso fraccional, puesto que son tres pares de 
cociente no es entero. 


do de dos capas que damos en segundo lugar es 


Vea este ejemplo de devanado imbricado de 


dos capas: 
En cambio, el esquema de devanado imbrica- 


Este es un devanado con paso entero. 
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de a una ranura). En este estator se ha practicado un devanado im- 
24 ranuras 
4 polos x 3 fases 


Analicemos este esquema de devanado. En él tenemos la representa- 
ción rectangular de un estator de 24 ranuras (cada número correspon- 
bricado a doble capa por secciones idénticas. El trazo más grueso de 
cada tramo de ranura, representa la capa exterior; el trazo más fino 
es la capa inferior, la más profunda. Se trata de un devanado trifásico 
(F,, F, y F,) con cuatro polos (dos pares de polos). Diremos que se 
trata de un devanado cuyo paso polar es de dos ranuras por polo y 
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1 
1 —— ranuras por polo/fase. 


24 
3 
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a. 


24 ranuras 


Devanado a dos capas imbricado. Tres pares de polos y tres fases, Tie- 
6 polos x 3 fases 


ne un paso fraccional de: 





Vea ahora un arrollamiento trifásico, no ya 
por secciones idénticas, sino por bobinas. Se tra- 
ta de un arrollamiento de una bobina por polo y 
por fase. 

Hemos trazado cada bobina en un color dis- 
tinto a fin de que pueda distinguirlas sin esfuerzo 
visual alguno. 


La obtención de arrollamientos o bobinas con 
un número fraccionario de ranuras, por polo y 
por fase, ofrece algunas complicaciones. Sepa, eso 
sí, que existen arrollamientos de este tipo, cosa 
que corroboramos con un esquema de arrolla- 
miento trifásico de bobinas de 1,25 ranuras por 
polo y por fase. 





Arrollamiento trifásico a una bobina por polo y por fase. 
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Arrollamiento trifásico de 8 polos, 30 ranuras, 1/25 ranuras por polo y 


por fase. 


TRES CUESTIONES TEORICAS 


Como final de esta lección de Electrotecnia 
citamos tres cuestiones de naturaleza teórica que 
nos parece obligado añadir a título de informa- 
ción para el alumno. Repetimos aquí lo que he- 
mos dicho al principio de la lección: nunca ha 
sido nuestra idea capacitar al lector para el cálcu- 
lo de alternadores. Es cuestión que se escapa del 
nivel teórico que puede exigirse al estamento la- 
boral que se conoce con el nombre general de 
técnico electricista. Se trata de un tema propio 
tan sólo del ingeniero especialista. 

Era obligado tocar el tema, y lo hemos hecho 
al nivel que reclama nuestra obra. 

Ahora, para terminar, conozca tres últimas 
cuestiones: 


Campo magnético en el entrehierro 


Con el.inductor excitado, el campo magnético 
en el entrehierro ofrece el espectro que dibuja- 
mos en la figura inmediata. Si el circuito del in- 
ducido está abierto, la intensidad del campo en 
cada punto de la periferia es inversamente pro- 
porcional a la longitud de la línea de fuerza que 
pasa por este punto. 


Fuerza electromotriz inducida 
en una espira 


La fuerza electromotriz inducida en una espi- 
ra por el campo magnético del entrehierro, mien- 
tras dicha espira abraza un paso polar, es: 


Hx1l1xN 
e, = —————— voltios 
100000000 


En esta expresión es: 
H = intensidad de campo; 
| = longitud del conductor; 
N = velocidad de desplazamiento del con- 
ductor. 
La fuerza electromotriz eficaz es: 
E=444 fx0xX10 * voltios 








Campo magnético 
/ en el entrehierro 


La frecuencia es f, y 9 el flujo del campo. 

Si llamamos c al número de espiras de una 
bobina (que tendrá 2c conductores repartidos en 
dos ranuras), la f.e.m. inducida en ella será: 

E =44 xcxfx0xXx10* voltios 


Formas de la onda de la f.e.m. 


La figura muestra la forma de las ondas de la 
f.e.m. obtenidas de alternadores en la pantalla de 
un osciloscopio. Salvo en casos muy especiales, 
interesa que la forma de la onda de la fuerza elec- 
tromotriz de un alternador sea senoidal. 


Acción de los armónicos 


Asociadas a la onda principal o fundamental 
de la f.e.m. de un alternador, se presentan otras 
ondas cuya frecuencia es múltiplo de la funda- 
mental. Estas ondas reciben el nombre de armó- 
nicos. 
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Si una onda fundamental tiene una frecuencia 
f, diremos que su segundo armónico tiene una 
frecuencia f, = 2f. Su tercer armónico tiene una 
frecuencia f, = 3f, y así sucesivamente. 

Los armónicos causan pérdidas y caídas de 
tensión en las máquinas; calientan la superficie 
de las masas polares y, por conducción, también 


las bobinas, provocando una disminución de la 
potencia de la máquina. 

El origen de los armónicos de la fuerza elec- 
tromotriz no proviene de una causa única. Á su 
aparición contribuye la forma de las masas pola- 
res, la abertura de las ranuras, la saturación mag- 
nética de los dientes que forman las ranuras, etc. 





> 
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Instrucciones para la construcción 
de un alternador monofásico 


Como colofón de este árduo tema, de los alter- 
nadores, que suponemos ha representado para 
usted una verdadera pesadilla, le proponemos un 
segundo capítulo donde, con una práctica en la 
que sólo jugará su habilidad manual, esperamos 
su reconciliación con los generadores de corrien- 
te alterna. 

Vamos a construir un generador de corriente 
alterna monofásica, cuya tensión variará entre 10 
y 125 V según sea la intensidad de la inducción 
magnética que podamos conseguir. La intensidad 


MATERIAL NECESARIO 


Plancha magnética: necesitaremos unos 220 
dm* de plancha magnética de 0'3 mm. 

Hilo de cobre esmaltado: precisamos 1600 gr 
de hilo de cobre esmaltado de 0'5 mm. 

Varilla de hierro roscada: 60 cm de varilla 
roscada de 5 mm de diámetro. 

Arandelas y tuercas: 40 tuercas y 40 arande- 
las con la misma rosca de la varilla. 

Núcleo del inductor: precisamos una plancha 
de fundición, hierro dulce o acero de 15 mm de 
grueso y 53 mm de radio (es una pieza circular). 

Dos aros de hierro, de las dimensiones y con 
los taladros que se indican más adelante. 

Añada a este material básico: latón para las 


CONSTRUCCION DEL INDUCIDO 
Figura 1 


En plancha magnética (o en su defecto con 
hojalata oxidada) de 0'3 mm de grueso, cortare- 
mos 344 chapas de la forma indicada en la figura. 
Necesitamos 43 chapas por polo, 


de salida de la corriente generada será de 0'5 A 
aproximadamente. 

Se trata, como puede comprender, de una 
práctica cuyo valor es más experimental que prác- 
tico. Sin embargo, le aseguramos que con este al- 
ternador cuya construcción le proponemos podrá 
conseguir corriente alterna con una velocidad de 
giro de sólo 750 r.p.m. 

Antes de empezar, hagamos un recuento de 
los materiales necesarios que se precisan para 
realizar esta práctica. 


dos escobillas, las pilas de excitación para el in- 
ductor, cinta aislante, etc. 

En cuanto a herramientas, las normales en 
todo taller: alicates, lima, destornillador, marti- 
llo, etc. 

Reconocemos que algunas de las operaciones 
que describimos, requieren un utilaje y una ha- 
bilidad que no podemos considerar al alcance de 
todos; pero siempre es posible encontrar algún 
industrial que se preste a construir aquellas pie- 
zas para cuya obtención estamos incapacitados. 
Lo que usted necesita, por encima de todo, es pa- 
ciencia y tranquilidad; pensar que no es cosa de 
solucionar esta práctica en un día. 


Fig. 1 


207 





Figura 2 


En un taco de madera colocaremos dos clavos 
sin cabeza con una separación de 70 mm. Una vez 
dispuesta esta especie de horma iremos colocan- 
do chapas y alternando su posición, introducién- 
dolas en un clavo o en otro a través del agujero 
del ala de cada una de las chapas. Formaremos 
así un empilado de 43 chapas, que sujetaremos 
con tornillos y tuercas o con dos trozos de vari- 
lla roscada. El empilado de cada juego, una vez 
apretado a conciencia, debe tener un espesor de 
15 mm. 

Repetiremos esta operación otras siete veces 
hasta construir las ocho piezas polares. 


Figura 3 


Construya ahora los carretes para las bobinas 
de cada polo. Cada carrete consta de una pieza 
central que rodea la masa polar y de otras dos 
piezas cuadradas que serán los límites superior 
e inferior del carrete. En esta figura aparecen las 
medidas de las piezas que hemos citado. Utilice 
cartón lo bastante rígido como para que no se 
deforme con demasiada facilidad; puede ser press- 
pan u otra clase parecida. 

No olvide practicar los dos pequeños taladros 
en una de las piezas cuadradas del carrete; tala- 
dros que marcará con las letras e y s correspon- 
dientes a la entrada y salida del hilo de la bo- 
bina. 


Bobinado de los carretes 


Cada bobina debe tener unas 700 vueltas (apro- 
ximadamente) practicadas con hilo de cobre es- 
maltado de 0'5 mm. Todas las bobinas deben deva- 
narse en el mismo sentido. Introduciremos el cabo 
de entrada por el orificio marcado por una e; 
una vez bobinado el carrete sacaremos el cabo 
final por el agujero marcado con una s. Termina- 
da la bobina, la recubriremos con papel parafi- 
nado. 


Figura 4 


Una vez hayamos bobinado los ocho polos, los 
reuniremos según indica la figura, formando un 
octágono regular a base de intercalar los extre- 
mos de la chapa de cada polo con los extremos 
de las chapas de los que a él concurren. Al ejecu- 
tar esta observación debe poner especial atención 
en un detalle: la entrada de una bobina debe co- 
rresponder con la entrada de la otra; y a la in- 
versa, también las salidas deben quedar enca- 
radas. 
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Figura 5 


Necesitamos dos anillos como el representado 
en la figura. Su grueso debe ser 1 mm. 

Practicaremos en esta corona circular los ta- 
ladros que se indican, operación ésta que debe 
realizarse con la máxima precisión, puesto que de 
ello depende que los polos del alternador ofrez- 
can una superficie interior perfectamente circu- 
lar. 

Aplicaremos una corona por cada lado del in- 
ducido, atornillándolas fuertemente. 


 — a 
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Fig 7 
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Fig. 6 


Figuras 6 y 7 


Esta figura es la vista lateral y frontal del in- 
ducido terminado. Observe que en esta fase he- 
mos practicado las uniones entre bobinas; entra- 
das con entradas y salidas con salidas. Los 
extremos señalados con V y V” son las tomas de 
corriente para el circuito exterior que podamos 
conectar a nuestro generador. 

Para mayor claridad añadimos una represen- 
tación en perspectiva de todo el conjunto del in- 
ducido. 


CONSTRUCCION DEL INDUCTOR O ROTOR DEL ALTERNADOR 


Figura 8 


He ahí la forma que debe tener el núcleo del 
electroimán que constituye el rotor de este alter- 
nador. En la figura están acotadas todas las me- 
didas necesarias para su construcción. 

Sin duda alguna el mejor material para cons- 
truir esta pieza es el acero; pero por su difícil 
mecanizado podemos emplear fundición de hie- 
rro o bien hierro dulce. 

La mecanización de esta pieza difícilmente 


puede conseguirse con perfección trabajando en 
plan casero. Por ello es mejor encargarla a un 
taller mecánico, donde podrán confeccionarla con 
gran facilidad. 

Una vez en nuestro poder la pieza, recubrire- 
mos la parte inferior o gargantas de los polos con 
un encintado aislante, que con facilidad podemos 
conseguir con cualquier tipo de cinta adhesiva de 
las que nunca faltan en el mercado. 





Figura 9 


Con hilo de 0'5 mm bobinaremos los ocho po- 
los del inductor, cada uno de los cuales debe te- 
ner unas 100 espiras aproximadamente. 

¡Cuidado con el sentido del bobinado! Cuan- 
do una espira esté terminada pasaremos a bobi- 
nar la siguiente sin cortar el hilo, y teniendo la 
precaución de que si la anterior la hemos bobi- 
nado a derechas, deberemos bobinar la siguiente 
a izquierdas. Es decir: dos bobinas consecutivas 


estarán siempre bobinadas en sentido contrario. 

También aquí es prudente recubrir las bobi- 
nas con una capa de papel parafinado. Con ello 
evitaremos que por efectos de la rotación o por 
el roce de nuestros propios dedos puedan aflojar- 
se los bobinados del electroimán inductor. 

Para mayor seguridad es conveniente que tan- 
to las bobinas inductoras como las inducidas se 
barnicen concienzudamente con barniz laca. 
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Figura 10 


Éste es el aspecto que ofrece el inductor una 
vez terminado. En la figura puede ver una vista 
frontal y otra de perfil, donde se muestra con cla- 
ridad que los cabos de la última bobina quedan 
conectados a dos anillos de cobre situados a am- 


Figura 11 


En plancha de latón un poco gruesa (1'5 mm, 
por ejemplo) cortaremos dos piezas como la di- 
bujada en nuestra figura, las que servirán como 
soportes del eje del inductor. En el taladro cen- 
tral de estos soportes deberemos colocar un pe- 
queño casquillo que actúe de cojinete. Estos cas- 
quillos, uno en cada soporte, deberán tener un 
diámetro interior que permita el perfecto desli- 
zamiento del eje del rotor, que tendrá, como he- 


Figura 12 


La sujeción del alternador sobre su base se 
hará por medio de las escuadras que represen- 
ta nuestra figura 12. Creemos que no puede exis- 
tir la menor duda sobre la forma y dimensiones 
de estas escuadras de sujeción. En total nece- 





bos lados del electroimán. Estos anillos deben 
quedar aislados del eje, cosa fácil de conseguir 
con un poco de cinta adhesiva aplicada directa- 
mente sobre el eje, y sobre la cual entrarán con 
apriete. 


mos dicho anteriormente un diámetro de 8 mm. 

Y puesto que hablamos del eje, digamos que 
esta pieza estará formada por un trozo de varilla 
de hierro calibrada del diámetro citado y cuya 
longitud será de unos 60 mm. El eje debe sopor- 
tar el inductor y las dos delgas; debe atravesar 
los soportes y mantener en uno de sus extremos 
una polea para la transmisión mecánica que dará 
lugar al inductor. 


sitamos cuatro escuadras largas y dos cortas. 

El tablero de madera sobre el cual sujetare- 
mos el alternador tendrá unas medidas aproxi- 
madas de 150 x 220 x 12 mm. Pueden añadirse 
unos taquillos de goma. 
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Figura 13 


En esta última figura representamos el con- 
junto de nuestro montaje y en ella queremos des- 
tacar un detalle: 

En el soporte del eje que señalamos con la 
letra c se aprecia la situación de una de las esco- 
billas, a través de las cuales penetra la corriente 
de excitación en las bobinas del inductor. Se com- 
prende que la otra escobilla está colocada en la 
cara opuesta del alternador, no visible en nues- 
tro dibujo. 

Las escobillas, por supuesto, deben estar com- 
pletamente aisladas de cualquier punto conduc- 
tor, lo que podemos conseguir con cinta aislante 
o con cualquier tipo de cinta adhesiva. Sobre la 
cabeza de cada escobilla soldaremos un extremo 
del conductor, que luego deberá conectarse a uno 
de los bornes de la pila. 


Las escobillas estarán cortadas de una pila de 
latón, que muy bien puede ser un terminal de 
pila ya inservible. 

Sólo nos resta hacer que el inductor gire a 
una velocidad mínima aproximada de 750 r.p.m. 
para que en los bornes del inducido aparezca una 
corriente alterna fácilmente perceptible con un 
instrumento de medida o, más fácilmente aún, 
conectando a los bornes del alternador una bom- 
billa de 0'5 A. 

Repetimos que la tensión que pueda suminis- 
trar esta máquina depende fundamentalmente de 
la intensidad del campo magnético creado por el 
inductor. 

Como motor podemos utilizar, por ejemplo, 
una máquina de coser o, mucho mejor, un peque- 
ño motor eléctrico que funcione con pilas. 
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ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE 


Antes de dar por buena cualquiera de las bo- 
binas que debe devanar en este alternador, debe 
asegurarse de que entre ellas y el hierro no exista 
ningún contacto eléctrico. Las bobinas deben que- 
dar completamente aisladas de la masa. Para 
comprobar que es así, puede realizar la experien- 
cia que ilustra el último gráfico de esta lección. 
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Si la bombilla se enciende, resultará evidente que 
la corriente pasa a través de la bobina hacia la 
masa que la soporta. En este caso deberá desha- 
cer el devanado, asegurarse de que el aislamiento 
que rodea el núcleo de hierro está en perfecto 
estado y proceder al devanado de una nueva bo- 
bina. 
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Sistemas de arranque 
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La teoría del campo magnético rotatorio. 


Los distintos tipos de motores de c. a. Es- 


tudio descriptivo. Cuadro de averías. Insta- 


lación de motores. 


MOTORES DE C.A. - CLASIFICACIÓN 


En la misma medida en que la industria ha 
adoptado la corriente alterna como fuente de 
energía, ha sido necesario construir motores que 
puedan utilizar esta corriente alterna sin necesi- 
dad de valerse de un paso conversor que la trans- 
forme en corriente continua; y también sin ne- 
cesidad de alterar su frecuencia o tensión cuan- 
do esta última esté dentro de unos valores prác- 
ticamente aceptables. E 

Los electromotores de c.a., pues, son aquellos 





que transforman en energía mecánica la energía 
eléctrica que absorben de una red de corriente 
alterna. 

Los motores de c.a. pueden clasificarse aten- 
diendo a diversas características: a su velocidad 
de rotación en relación con la velocidad corres- 
pondiente a la frecuencia de la red (recuerde el 
concepto de sincronismo), al número de fases, a 
su utilidad específica, a su sistema de ventila- 
ción, etc. 
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En el cuadro sinóptico que damos a continua- 
ción resumimos los tipos de motores de c.a. más 
utilizados. 


SINCRONICOS 


MOTORES DE C. A. 


ASINCRONICOS 
o de inducción 


Trifásicos con colector 


Trifásicos con anillos 


y rotor bobinado. 


Trifásicos con jaula de ardilla 
dá mon 

Monofásico ] hos 
resistencia 

Asincrónico sincronizado 

Motor serie o universal 

Espira en cortocircuito 

Hiposincrónico 

Motor de repulsión 





TEORIA DEL CAMPO MAGNETICO ROTATORIO 


Si a una red trifásica R, S, T, conectamos un 
bobinado estatórico trifásico siguiendo una co- 
nexión en triángulo (escogemos un estator de po- 
los salientes) y bobinamos todos los polos siguien- 
do el mismo sentido, las polaridades serán dis- 






SIMBOLO 


Formación de polaridades opuestas en un estator 
trifásico con seis polos salientes. 
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tintas en cada par de polos diametralmente opues- 


tos. 


Hemos adoptado una conexión en triángulo; 
pero advertimos que lo que sigue es igualmente 
válido para una conexión en estrella. 


Hecho este planteo, aparece evidente una co- 
sa: que la intensidad del campo de cada una de 
las bobinas depende en todo momento de la co- 
rriente que circula por ella y, en consecuencia, 
por la fase que le corresponde. El campo de cada 
bobina aumenta y disminuye siguiendo las fluc- 
tuaciones de la curva (que vamos a suponer per- 
fectamente senoidal) de la corriente que circula 
por su fase, 


Ahora bien; puesto que las corrientes de una 
línea trifásica están defasadas 120" entre sí, es 
natural que los campos magnéticos de las bobinas 
actúen con un defase también de 120". La acción 
simultánea de las corrientes de cada fase al ac- 
tuar sobre las bobinas produce un campo magné- 
tico giratorio. 

Es lo que ilustramos en el gráfico inmediato, 
al que debe prestar ahora toda su atención. 





2(T-S) 3(S-R) 
FASES CON VALOR NO NULO 


1(R-D 
INSTANTE 


4(R-T) 


7(R-T) 


5(T-S) 6(S-R) 


En la gráfica de la corriente trifásica que alimenta los polos del estator que nos ocupa, 
hemos indicado siete momentos sobre el eje de tiempos. Observe ahora que en el 
instante 1 la fase R tiene igual valor, pero sentido contrario, que la fase T; la co- 
rriente circula por ellas en sentido contrario y crea polaridades distintas en los polos 
afectados por estas fases T y R. En el esquema del estator correspondiente al instante 
1 puede verse la ausencia de polaridad en las bobinas conectadas a la fase S. En el 
instante 1 el flujo corre de izquierda a derecha. 

En el instante 2 la fase R está en valor nulo y las fases S y T tienen valores iguales y 
de signo contrario. Por las mismas razones expuestas en el instante 1, el flujo habrá 
girado 60%. Creemos que, siguiendo el mismo razonamiento, comprenderá que gracias 
a una corriente alterna trifásica pueda crearse un campo magnético giratorio en el 
estator trifásico que hemos tomado como ejemplo. En cada instante considerado, el 


campo magnético gira 60. 


En los instantes intermedios ocurre lo mismo. Por ejemplo: en el instante A la fase T 
alcanza su máxima intensidad negativa; pero R y S tienen el mismo valor positivo 
(mitad del valor absoluto de T) y el resultado es un giro de 30” del campo centrado en 


los polos de la fase T. 
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La velocidad de giro del campo depende de la 
frecuencia de la corriente alterna empleada. Pa- 
ra una frecuencia de 50 Hz (frecuencia industrial 
en Europa) la velocidad de giro es de 3000 r.p.m. 

¿Por qué esta velocidad?... Es muy sencillo: 

Para una frecuencia f = 50 c/seg, cada ciclo 
(desde el instante 1 al instante 7) se produce en 
el tiempo de 1/50 seg. Y como en un ciclo se pro- 
duce una vuelta del campo giratorio, la velocidad 
de giro del mismo, dada en r.p.m., será: 

cp = 50:x 60:=:3000 

Es así, por cuanto es lo mismo decir que el 
campo da una vuelta cada 1/50 de segundo, que 
decir que da 50 vueltas por segundo. 

Veamos otra representación del mismo estator 
trifásico bipolar (en cada instante tiene una po- 
laridad positiva y otra negativa) por el conoci- 
do sistema del dibujo frontal de las cabezas de 
las bobinas, que ahora conectaremos en estrella. 
El estator tiene doce ranuras, que hemos nume- 
rado para mayor claridad. 

Vea ahora la representación de la bobina de 
una fase con la indicación del sentido de la co- 
rriente en un instante dado; sentido que, como 
puede apreciar es el mismo para ambos arrolla- 
mientos, los que se refuerzan mutuamente para 
crear un campo magnético que irá dirigido se- 
gún indican las flechas centrales. Recuerde. la re- 
ela del sacacorchos. 

Aún otra representación del mismo estator. 
Esta vez empleamos un simbolismo que indica el 
sentido de la corriente que circula por los con- 
ductores alojados en las ranuras, Cuando la ra- 
nura está señalada con una cruz, es signo indica- 
tivo de que la corriente penetra en el papel (val- 
ga la frase). Cuando la ranura lleva un punto 
central, representa que la corriente sale del pa- 
pel. 

El instante considerado es el 1. En la repre- 
sentación se ha prescindido de las cabezas de las 
bobinas y de la conexión de las mismas. 

Para cada instante considerado, el campo re- 
sultante tiene un sentido que indica la flecha de 
los gráficos, cuya posición varía 60" para cada 
una de las posiciones separadas entre sí por 1/6 de 
periodo (360 : 6 = 60"). 

















































El campo magnético giratorio, insistimos en 
ello, es el resultado de la suma vectorial de los tres 
arrollamientos conectados a las tres fases, suma 
que nos demuestra que su intensidad permanece 
constante para cada instante que se considere. 

Sabiendo que las intensidades de cada campo 
son proporcionales a la amplitud de la corriente 


A Campo 
"total en 1 


En el instante 1 la fase $S 
es nula. Se componen las fa- 
ses R y T, dando un campo 
total t.. 





de la fase que los crea y que la diferencia de fase 
es de 120”, tendremos lo siguiente para el instan- 
te 1 y el instante 2: 

Lo mismo encontraríamos en los otros instan- 
tes: se componen siempre dos vectores defasa- 
dos 120”, dando un campo total de intensidad 
constante. 






A Campo 
7 total en 2 


$ En el instante 2 se anula la 
y fase R y se componen las fa- 
ses T y 5. dando un campo 
t, igual al t, en intensidad. 


CAMPO MAGNETICO GIRATORIO PRODUCIDO POR DOS CORRIENTES 


DEFASADAS 90. 


Estudiemos ahora (siguiendo esta fase previa 
al conocimiento de los motores de c.a.) el campo 
giratorio que producen las corrientes defasadas 
90”. 

Supongamos dos bobinas colocadas de tal for- 
ma que las separe un ángulo de 90”, bobinas que 
alimentamos con dos corrientes A y B defasadas 
a 90”, 





Corrientes A y B, defasadas 90*, con las que ali- 
mentamos respectivamente la bobina A y la bo- 
bina B. 
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Es evidente que el flujo creado por cada una 
de las dos bobinas varía tanto en dirección como 
en intensidad, de acuerdo con las variaciones de 
la corriente que las alimenta. También en este 
caso obtendremos un campo magnético girato- 
rio, cuyas variaciones quedan explícitas en la se- 
rie de gráficos que corresponden a los ocho ins- 
tantes señalados en el eje de tiempo de la grá- 
fica de las dos corrientes. 

Observando la gráfica de las corrientes, es 


$ Total= B 
0(B) 





1 (A-B) 
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$ Total = A 


fácil deducir que en cada uno de los instantes 
considerados el campo magnético ha experimen- 
tado un giro de 45”, En el instante 8, en que se 
ha completado un ciclo, estamos de nuevo en la 
posición inicial. 

También en este caso la intensidad del flujo 
total permanece constante. Sólo varía su direc- 
ción, según se desprende de las composiciones 
siguientes, que corresponden a un semiperiodo; 
lo mismo ocurrirá en el semiperiodo siguiente. 


$ Total 





2 (A) 3 (A-B) 
B 





4(B) 


EL MOTOR SINCRONICO 


El motor sincrónico está basado en la rever- 
sibilidad del alternador. 

Cuando una aguja imantada pueda girar libre- 
mente en un campo magnético giratorio, ¿qué 
ocurrirá? 

Es evidente que el campo interior de la aguja 
se orientará de acuerdo con la polaridad que adop- 
te en cada momento el campo giratorio en que se 
halla inmersa. Siempre, el polo S de la aguja se 
enfrentará al polo N cambiable de posición, del 
campo giratorio. Y para ello, qué duda cabe, la 
aguja deberá seguir el giro del campo con la mis- 
ma velocidad de giro con que se produzca el 
desplazamiento angular del campo. Hay, pues, 
un perfecto sincronismo entre la velocidad de gi- 
ro del campo y el giro del rotor (la aguja en nues- 
tro caso). Por ello, los motores que se fundamen- 
tan en este principio reciben el nombre genérico 
de MOTORES SINCRÓNICOS. 

Ahora bien; puesto que la aguja tiene una iner- 
cia que por definición se opondrá a su movimien- 
to, resulta, que para que se establezca el sincro- 
nismo deseado, antes de que empiece a actuar el 
campo giratorio la aguja deberá girar ya a una ve- 
locidad muy próxima a la de sincronismo. 

Acojámonos otra vez a nuestro gráfico compa- 
rativo entre las fluctuaciones de una corriente 
trifásica y el desplazamiento circular de la pola- 


3S5-R 


15 - Electricidad IV 


ridad. En este gráfico hemos reemplazado la su- 
puesta aguja imantada por un electroimán de c.c. 

En cada uno de los instantes considerados de 
un período completo el electroimán se orienta de 
acuerdo con la polaridad que en cada uno de es- 
tos instantes adquiere el campo. 

Si el estator que venimos tomando como ejem- 
plo (trifásico de doce ranuras) se alimenta con 
c.a. trifásica, creará un campo giratorio. Si al pro- 
pio tiempo las bobinas del rotor reciben corrien- 
te continua y se hacen girar hasta que alcancen 
la velocidad sincrónica, de tal manera que se en- 
frenten simultáneamente polos de signo contra- 
rio, se producirán atracciones magnéticas que 
arrastrarán al rotor. La máquina se comportará 
como un motor. 

Pero, observe bien que este rotor no podrá gi- 
rar a velocidades superiores a la de sincronismo. 
Será un motor de velocidad constante, aunque va- 
ríe (dentro de ciertos límites, claro) la carga a él 
aplicada. 


La velocidad de giro del campo (y la del ro- 
tor en consecuencia) depende del número de pa- 
res de polos magnéticos que tenga el motor y de 
la frecuencia de la corriente. El estator a que nos 
referimos produce un solo par de polos; y se- 
gún vimos la velocidad de giro será de 3000 revo- 
luciones por minuto. 





4 R-T 


Generalizando, podemos decir que en cada re- 
volución del campo magnético se invierten tan- 
tos períodos de la corriente como pares de polos 
magnéticos tiene el motor. Por tanto: 

f 
n= 60 —— 
p 

Siendo n = r.p.m.; 

f = frecuencia de la corriente; 
p = número pares de polos. 

Resulta, pues, que la velocidad de sincronis- 

mo para f = 50 Hz depende sólo del número de 


pares de polos de la máquina: 


SISTEMAS DE ARRANQUE 


Existen diversos sistemas para el arranque de 
los motores sincrónicos, operación que consiste 
en llevar el rotor a velocidad de sincronismo. Es- 
tos diversos sistemas pueden resumirse en dos: 
con un motor auxiliar acoplado, generalmente, al 
eje del motor sincrónico, o bien por medio de un 
devanado auxiliar practicado en el mismo rotor. 

Para el primer sistema se utiliza, por lo co- 
mún, un motor asincrónico de rotor bobinado y 
anillos rozantes con un par de polos menos que 
el motor sincrónico, lo que le capacita para alcan- 
zar mayor velocidad. Este motor auxiliar queda 
conectado a la red a través de un reóstato espe- 
cial, que regula la velocidad del conjunto hasta 
que se alcanza el valor deseado. 

El segundo procedimiento consiste en dispo- 
ner en el rotor unos conductores de cobre aloja- 
dos en oportunas ranuras, paralelas al eje, rema- 
chadas y cortocircuitadas por sus extremos me- 
diante unos anillos dispuestos a ambos lados del 
rotor. y 

El campo giratorio del estator corta estos con- 
ductores y origina en ellos corrientes inducidas 
que, por su acción mutua con el campo girato- 
rio, hacen que el rotor empiece a girar con velo- 
cidad creciente, hasta llegar a valores muy pró- 
ximos a los de la velocidad de sincronismo. 

Trataremos con más detalie de esta cuestión 
cuando estudiemos el motor asincrónico. 

Hasta aquí, téngalo en cuenta, el rotor ha per- 
manecido desconectado de la fuente de c.c. 

Para evitar una corriente excesiva en el esta- 
tor durante el período de arranque es necesario 
contar con un transformador llamado transfor- 
mador de arranque) que reduzca la tensión apli- 
cada a un 30 ó 40 % de su valor nominal. No se 
aplicará toda la tensión hasta que se haya alcan- 
zado la velocidad de sincronismo. 
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VELOCIDAD DE SINCRONISMO EN R.P.M. 








Anillos que cierran los conductores 
de arranque en cortocircuito 


Los conductores de arranque forman a modo de 
ona jaula. 


Para proteger el bobinado del rotor durante 
el período de arranque se hace necesario conec- 
tar una resistencia de descarga, que se eliminará 
una vez se le conecte la corriente de excitación 
para las bobinas. 

Esta resistencia de descarga es necesaria por- 
que durante el arranque, y por causa de la va- 
riación del flujo a que se ven sometidos los arro- 
llamientos rotóricos, se inducen en éstos unas 
tensiones superiores a las que deberán soportar 
por la excitación con corriente continua. Es ló- 
gico que sin la resistencia de descarga peligrarían 
los aislamientos. 

Una vez alcanzada la velocidad de sincronismo, 
o un valor aproximado, puede aplicarse toda la 
tensión de línea a las bobinas del estator sin mie- 
do a que la corriente alcance valores excesivos. 
El rotor en movimiento se encarga de generar una 
fuerza contraelectromotriz que lo impide. 


Pasado el periodo de arranque, se elimina tam- 
bién la resistencia de descarga del rotor, va que 
una vez gire sincrónicamente con la velocidad de 
giro del campo inductor deja de existir la varia- 
ción del flujo que inducía corrientes peligrosas 
en los bobinados del inducido (rotor). Dicho de 
otra forma: las líneas de fuerza del campo induc- 
tor giratorio sólo son cortadas por las bobinas 
del inducido cuando éstas llevan una velocidad 
distinta. 

En el momento de desconectar la resistencia 
de descarga empieza a actuar la c.c. que excita 
las bobinas del rotor, la cual, como en el caso 
de los alternadores, suministra una dinamo excl- 
tatriz. Seguidamente se acopla la carga exterior 
al motor. Se establece la oportuna transmisión por 
medio de acoplamientos. 


Para detener la marcha de un motor sincróni- 
co debe eliminarse primero la carga y luego ac- 
cionar el reóstato que lleva en serie el motor has- 
ta conseguir que el estator absorba la misma co- 
rriente de la red de alimentación. Realizadas estas 
operaciones se desconecta el interruptor de la 
red; el motor va perdiendo velocidad, hasta su 
total detención. 

Los motores sincrónicos, como puede com- 
prenderse después de lo que llevamos dicho, no 
ofrecen demasiadas ventajas. Por ello, el uso que la 
industria hace de ellos es escaso. Su incapacidad 
para arrancar con carga, la necesidad de una di- 
namo excitatriz, su velocidad única, la necesidad 
de una instalación complicada y las pocas cargas 
que admiten, son factores que explican su limi- 
tado campo de utilización. 


VENTAJAS DE LOS MOTORES SINCRONICOS 


Sin embargo, los motores sincrónicos otfre- 
cen algunas ventajas que justifican su adopción 
en ocasiones determinadas. Una de estas ventajas 
está en el hecho de que cambiando la excitación 
de las bobinas del rotor se consigue que la co- 
rriente alterna que circula por las bobinas del 
estator cambie el ángulo de defase que tiene con 
respecto a la tensión alterna aplicada al motor. 

Sabemos que el inducido crea una f.e.m. que, 
lógicamente, aumenta al aumentar la corriente 
continua de excitación; y siempre que aumenta 
la f.c.e.m. disminuye el ángulo q. 

De esta manera se puede conseguir que el mo- 
tor llegue a dar un elevado rendimiento con un 
factor de potencia cos (q = 1. Ello, claro, con un 
consumo minimo en el estator. 

Suponga que una vez alcanzado el cos y = 1 
seguimos aumentando la corriente de excitación; 
automáticamente aumenta la corriente del esta- 


tor disminuyendo el cos «q, pero ahora el defase 
está adelantado con respecto a la tensión de la 
red. Es decir: el motor produce sobre la red el 
mismo efecto que un condensador o bateria de 
condensadores, El aprovechamiento de esta pro- 
piedad constituye la mayor ventaja del motor sin- 
crónico. 

Para hacer que un motor sincrónico actúe co- 
mo corrector de defasamiento (que es lo mismo 
que decir que actúa como generador de energia 
reactiva) de toda una instalación industrial en la 
que abunden los circuitos inductivos, se le hace 
trabajar sobreexcitado, girando en vacío o mo- 
viendo una máquina de velocidad y carga cons- 
tantes. El avance de corriente que produce el 
motor sincrónico compensa total o parcialmente 
el retraso que determinan los motores asincrónl- 
cos, mejorando con ello el factor de potencia 
general de la instalación. 


MOTORES ASINCRONICOS O DE INDUCCION 


Empezamos el estudio de los motores de ma- 
vor utilidad en el campo industrial: los motores 
asincrónicos, llamados también de inducción en 
atención al propio principio fisico de su funciona- 
miento, que es éste: 

Sabemos que se produce un campo magnéti- 
co giratorio cuando al estator o inductor se le 
aplica una corriente alterna. Este campo, de 
acuerdo con las leves de la inducción electromag- 
nética, induce corrientes en las bobinas del rotor, 
corrientes que crean otro campo magnético, que 
según la ley de Lenz es opuesto al campo induc- 


tor y que, por lo mismo, tiende a seguirlo en su 
rotación. 

Consecuencia de esto es que el rotor empiece 
a girar con tendencia a igualar la velocidad' del 
campo rotatorio. Sin embargo, en el motor asin- 
crónico no es posible esta igualdad en las veloci- 
dades de giro del rotor y del campo inductor. Si 
se llegase al sincronismo, dejaría de existir la 
variación del flujo indispensable para la induc- 
ción de corrientes en las bobinas del inducido. 

El rotor, como acabamos de decir, tiende a 
alcanzar la velocidad de sincronismo, y a medida 
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que se acerca a ella disminuye el valor de la in- 
ducción; el motor pierde velocidad. Pero a me- 
dida que la velocidad disminuye aumenta la in- 
ducción, aumenta el campo y sube de nuevo la 
velocidad. Es decir: a medida que vaya hacién- 
dose mayor la diferencia entre la velocidad de 
giro del campo y la del rotor, las corrientes indu- 
cidas en él, y por tanto su propio campo, irán en 
aumento, Gracias a la composición de ambos cam- 
pos, se alcanza una velocidad estacionaria. 


En los motores asincrónicos nunca se alcanza la 
velocidad de sincronismo. Los devanados del rotor 


cortan siempre el flujo giratorio del campo in- 
ductor. 


EFECTOS DE LA CARGA SOBRE LOS 


Es evidente y lógico que todo aumento de car- 
ga que apliquemos al motor (con ello le obliga- 
mos a un mayor esfuerzo) repercuta en una dis- 
minución de su velocidad. Se produce mayor re- 
traso en la velocidad del rotor respecto al giro 
del campo. Deducimos inmediatamente que al 
aumentar la carga aumenta la intensidad de las 
corrientes inducidas en el rotor. 

Pero, al mismo tiempo, también aumenta la 
intensidad de la línea y de las corrientes que cir- 
culan por el estator. Es así, por cuanto al aumen- 
tar el flujo creado por el rotor —que como sabe- 
mos se opone al flujo giratorio—, mayor es la 
tendencia a eliminarlo. Al disminuir por esta cau- 
sa el flujo en el estator, disminuye la autoinduc- 
ción y aumenta la intensidad. 

Esta disminución del número de revoluciones 
por minuto que experimenta el rotor ante un au- 
mento de carga. se llama DESLIZAMIENTO O RESBA- 





MOTORES ASINCRONICOS 


LAMIENTO del rotor. Aun a plena carga, representa 
un pequeño porcentaje de la velocidad sincróni- 
ca (en r.p.m.), y en vacío llega a ser tan sólo 
de un 0'5% de la misma. 

La potencia que puede desarrollar un motor 
está en función de la intensidad que circula por 
las bobinas o barras (rotor de jaula) del rotor; 
intensidad que es, a su vez, función de la diferen- 
cia de velocidades entre el campo giratorio y el ro- 
tor. Y dado que para conseguir las intensidades 
necesarias a la potencia del motor la velocidad 
ha de variar muy poco, de ahí que a estos moto- 
res se les llame también de VELOCIDAD CONSTANTE. 
Tanto es así que en un motor de dos polos, por 
ejemplo, cuyo campo inductor gira a 3000 r.p.m. 
(f =50 Hz), el rotor gira a 2950 r.p.m. en vacío 
y a plena carga lo hace a 2880 r.p.m. Evidente- 
mente, la velocidad es prácticamente constante. 


SISTEMAS DE ARRANQUE EN LOS MOTORES ASINCRONICOS 


En el instante del arranque, los devanados de 
un motor trifásico se comportan como un trans- 
formador cuyo secundario se encontrase cortocir- 
cuitado. El rotor hace las veces de secundario, 
mientras que el estator actúa de primario. 

La intensidad en el rotor (secundario) es muy 
elevada, lo cual, como hemos dicho, provoca una 
gran intensidad en el estator (primario). 

Esta corriente que circula en el momento del 
arranque alcanza valores cinco a seis veces más 
elevados que el de la intensidad que consume el 
motor cuando alcanza la velocidad de régimen. 

Así, pues, si los fusibles que lógicamente de- 
ben intercalarse en cada fase se calculan para pro- 
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Instalación de fusibles para un motor asincrónico 
trifásico. Posición de arranque. 


tejer al motor de una posible sobrecarga en tra- 
bajo, habrá que instalarlos de forma que duran- 
te el arranque queden desconectados de la red. 
Una vez el motor haya alcanzado su velocidad 
normal, se pasará la conexión a los fusibles. 

El aumento de la corriente en el arranque de 
los motores trifásicos sólo es permisible para pe- 


Sobre estator 


Sistemas de arranque 


Sobre rotor 
(sólo para rotor 


bobinado) 


queños motores y no debe ser superior a tres ve- 
ces la intensidad de rágimen. Los motores de ma- 
yor potencia requieren dispositivos especialmen- 
te destinados a mitigar la corriente de arranque. 
Los sistemas empleados pueden actuar sobre el 
estator o sobre el rotor; los podemos resumir en 
el siguiente cuadro: 


Resistencia en serie 
Conexión en estrella - triángulo 
Autotransformador 


Resistencias en serie 





ARRANQUE CON RESISTENCIAS EN SERIE 


Se trata, simplemente, de conectar en serie 
una resistencia por fase, a fin de. reducir la co- 
rriente de arranque. Estas resistencias serán va- 
riables para que pueda reducirse paulatinamen- 
te su valor, hasta eliminarlas totalmente cuando 
el motor haya alcanzado su velocidad de régimen. 


Arranque por resistencias en serie. 


ARRANCADOR ESTRELLA TRIANGULO 


Este sistema de arranque se utiliza para moto- 
res cuya potencia es superior a los 3 CV. Consis- 
te en proveer al motor de un dispositivo externo 
que permita conexionar sus devanados en estre- 
lla o en triángulo, a voluntad del operador. El 
dispositivo no es más que un sistema de conmu- 
tación de tres posiciones: una posición estrella, 


otra posición triángulo y una tercera posición de 
desconexión o paro. 

Este sistema de arranque es adecuado para 
los motores cuyos devanados están calculados 
para trabajar en triángulo. Cuando el motor tra- 
baja en las condiciones de régimen, cada fase re- 
cibe toda la tensión de la línea. Pero si cambia- 
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A¡B E B, 


Conexión en Á 


mos la conexión triángulo por la posición estre- 
lla, cada fase recibe, entonces, una tensión que 
es y3= 1'73 veces menor. 

Por este sistema la corriente disminuye de 1'5 
a 2 veces aproximadamente. 

Este cambio de conexiones puede hacerse en 
la placa de bornes, cosa que ya sabemos, pero 
que repetimos aquí por entrar de lleno en el tema 
que tratamos. ú 

Una disposición muy común para los bornes 
de un motor es la que aparece dibujada. Cada bor- 
ne mantiene una misma separación con sus bor- 
nes contiguos situados en una misma vertical 
o sobre su horizontal. De esta manera pueden 
efectuarse las conexiones con unos puentes me- 
tálicos con dos orificios que guardan la misma 
separación que los bornes. 

Con estas dos conexiones un mismo motor 
puede trabajar a dos tensiones distintas. Hay mo- 
tores para 380-220 V y otros para 220-127 V, se- 
gún se haya hecho el cálculo de sus bobinas. 

Para conseguir el cambio de conexión de una 
manera inmediata se utilizan conmutadores es- 
peciales. Sobre este tema insistimos en el capí- 
tulo de INSTALACIONES de esta misma lección. Aquí 
nos limitamos a representar esquemáticamente 
un dispositivo del tipo combinador. 

Según el esquema, para conseguir el arranque 
del motor se pone el combinador en posición es- 
trella (posición 1). Se establecerán los contactos 
según las piezas conductoras correspondientes a 
la posición A . Mantendremos esta posición unos 
instantes hasta alcanzar una velocidad próxima 
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Conexión en A 


Posición 1.- En estrella 


Posición 2.- En triángulo _/ 


a la de régimen. A partir de este momento pode- 
mos conmutar a la posición A . De hacerlo dema- 
siado pronto provocaríamos una súbita y exage- 
rada elevación de la corriente. Una tercera posi- 
ción desconecta las piezas conductoras de los ex- 
tremos de la línea y bobina; es la posición de 
paro. 


R 
S 


Posición AÁ 


Posición A ] | 


El cambio de conexiones A - A también pue- 
de lograrse con un conmutador trifásico. 

Puede observar que se han intercalado sendos 
interruptores entre cada fase y los devanados. De 
otra forma, las bobinas quedarian constantemen- 
te sometidas a la tensión de la red. 






Conexión Z) y A. conseguidas 
con un conmutador trifásico. 


ARRANQUE CON AUTOTRANSFORMADOR 


Es un sistema que se utiliza para grandes mo- 
tores, intercalando un autotransformador entre la 
red y la máquina. 

El autotransformador tiene varias tomas, con 
lo cual es posible aumentar o disminuir la ten- 
sión de servicio. Basta con disponer de un cursor 
por fase. El motor recibirá mayor o menor ten- 
sión según la posición que ocupen estos curso- 
res. 

Al iniciarse el arranque, los cursores están en 
la posición extrema de menor tensión: un 60% 
de la total. Desplazando los cursores hacia el otro 
extremo, la tensión aplicada al motor pasa a ser 
cada vez mayor, hasta alcanzar el 100 % de la ten- 
sión de la red. 


ARRANQUE CON RESISTENCIAS EN 


Se trata de un sistema que sólo es apto para 
conseguir el arranque en motores de rotor bobi- 
nado, dispuesto en estrella o en triángulo, como 
el estator. 

En nuestro esquema sólo se representan los 
bobinados rotóricos. El circuito del estator pue- 
de estar conectado en estrella o triángulo, como 
en los casos anteriores. 

Los más sobresaliente de este motor y que lo 
caracteriza es la presencia de los tres anillos que 
reciben un extremo de cada bobina del rotor; el 





Arranque con autotransformador. 


SERIE CON EL ROTOR 


que, en el caso de nuestro ejemplo, está conecta- 
do en estrella. 

Estos tres anillos reciben el nombre de ani- 
llos rozantes; y por extensión también recibe este 
nombre todo el conjunto rotórico. Se habla de un 
motor con rotor de anillos rozantes. Tales anillos 
giran solidariamente con el eje del motor; sobre 
ellos se deslizan sendas escobillas que permiten 
intercalar una resistencia de arranque en cada fa- 
se del rotor. 

La inserción de las resistencias impide que la 
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Arranque con resistencias en serie con el rotor, 


intensidad de la corriente de arranque del rotor, 
adquiera valores peligrosos; con ello se elimina 
la misma posibilidad en el estator y, en conse- 
cuencia, también en la línea. 

Cuando las resistencias de arranque han que- 
dado fuera de circuito, un manguito corredero la- 
teralmente pone en cortocircuito los anillos ro- 
zantes y levanta al mismo tiempo las escobillas, 
con lo cual el reóstato queda aislado del rotor. 

Si los anillos no se cortocircuitan, el dispo- 
sitivo actúa como regulador de velocidad; en rea- 
lidad se usa muy poco porque reduce considera- 
blemente la potencia útil del motor. 


'NDUCIDO EN JAULA DE ARDILLA 


Este tipo de inducido elimina los bobinados. 
Vamos a describirlo; 

Las planchas magnéticas (de 0'4 a 0'5 mm de 
espesor) que formarán el empilado del rotor se 
troquelan con unos orificios periféricos, cuya for- 
ma varía según los casos, que una vez encarados 
en el empilado dan un paso cilíndrico que sus- 
tituye las clásicas ranuras de los rotores bobina- 
dos. 

Por las ranuras obtenidas pasan unas barras 
de cobre que tienen su misma sección y que so- 
bresalen un poco por ambos extremos del empi- 
lado. Estos conductores de cobre se cierran sobre 
dos anillos del mismo metal (cobre en el caso 
que comentamos) que reciben el nombre de tapas 
del rotor. 

El nombre de jaula de ardilla dado a este tipo 
de inducido responde a la similitud de forma en- 
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RESISTENCIAS DE ARRANQUE 


ESCOBILLAS 





ANILLOS ROZANTES 


tre una jaula de las que se utilizaban (o utilizan 
aún) para encerrar una ardilla y la que tendría 
el rotor sin su núcleo de plancha magnética. 

Para motores de pequeña potencia se constru- 
yen inducidos en los cuales tanto las barras de 
cobre como los anillos extremos (tapas) se ob- 
tienen inyectando aluminio fundido que ocupa to- 
talmente el interior de las ranuras y el molde a 
partir del cual se obtienen los anillos. Suele apro- 
vecharse el mismo proceso (moldeado por inyec- 
ción) para obtener en uno o en ambos anillos 
unas masas salientes que actúan de aletas de ven- 
tilación. 

Los rotores de jaula pueden ser de distintos 
tipos que se distinguen fundamentalmente por la 
forma de sus ranuras. Así, podemos hablar del 
rotor normal de barra redonda, del rotor de ra- 
nura profunda, del rotor con barras en forma de 
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Constitución de un rotor en 
jaula de ardilla: 1. Plancha 
magnética vista frontalmente, 
2. Barra de cobre introdu- 
cida en una ranura, — 3, Ani- 
llos de cobre que cierran las 
barras de cobre en ceortocir- 
cuito. 





Rotor completo. Jaula sencilla. Fundición de alu- 
minio inyectada. 


cuña y del rotor de doble barra o de doble jaula, 
como también se llama. 

Lo que se pretende conseguir con estos tipos 
especiales es una disminución de las corrientes 
elevadas que proporcionan los motores de jaula 
en el momento del arranque, circunstancia que 
es su principal defecto. 

Los tres tipos especiales (ranura profunda, 
cuña y doble jaula) ofrecen la particularidad de 
trabajar con barras cuya resistencia es mayor en 
la periferia del rotor que en las capas más pro- 
fundas. 

La mayor resistencia de las zonas periféricas 
se debe a haber empleado un material de mayor 
resistencia que en las capas profundas, o a haber 
dado a la barra una sección decreciente. Con este 
reparto irregular de la resistencia se consigue que 
la parte profunda sea más intensamente afectada 
por el flujo de autoinducción, tanto por estar más 
rodeada de hierro (que concentra las líneas de 
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fuerza) como por verse rodeada (esta parte infe- 
rior que bien podemos comparar con la barra 
interior del rotor de doble jaula) por su propio 
flujo y el que le llega de la parte periférica (ba- 
rra exterior en el caso de la doble jaula). 

Cuando el inducido está todavía parado y co- 
nectamos el estator a la red, las corrientes que 
afectan los conductores de este inducido tienen 
la misma frecuencia que podemos medir en la lí- 
nea. Por tanto, la autoinducción en el rotor será 
muy elevada, lo que motiva una reactancia in- 
ductiva que es mayor donde mayor es el campo. 
Esta circunstancia se da en las capas más profun- 
das de los conductores especiales o en la doble 
jaula. En cambio, la parte exterior, a pesar de 
ofrecer una autoinducción menor, presenta ma- 
yor resistencia óhmica, resultando que en el arran- 
que, la jaula tiene una gran resistencia, lo que 
hace disminuir, como ya hemos dicho, las co- 
rrientes del estator. De eso se trataba. 
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EL MOTOR ASINCRÓNICO SINCRONIZADO 


Hemos visto que tanto el motor sincrónico, 
como el motor asincrónico tienen, como todo en 
este mundo, sus ventajas y sus desventajas. Tanto 
en unos como en otros encontramos propiedades 


que podemos calificar de positivas y otras que 
merecen el epíteto de negativas. Hagamos un re- 
sumen de ambos tipos de propiedades; véalo en 
el cuadro que sigue. 
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ui elevado factor de potencia 
Positivas . a Se 
A funcionamiento económico 
sincrónicos 


Propiedades Negativas É no arranca con carga 


del motor e 
Positivas / Fuerte arranque 


asincrónicos 
Negativas É faro de potencia mediano 





A la vista de este cuadro, ¿no es verdad que 
es lógico pensar que resultaría ideal conseguir 
un motor que resumiese en él las cualidades po- 
sitivas de los sincrónicos y de los asincrónicos? 

Este motor es el ASINCRÓNICO SINCRONIZADO, 
que arranca como asincrónico y pasa a funcionar 
como sincrónico cuando ha alcanzado una velo- 
cidad próxima a la de sincronismo. 

Su construcción es muy parecida a la del mo- 
tor asincrónico de rotor bobinado con anillos ro- 
zantes (o anillos de regulación), con la diferencia 
de que una de las tres fases del rotor está di- 
vidida en dos partes conectadas en paralelo. 

El esquema de la instalación de este motor, 
naturalmente, incluye componentes propios del 
motor asincrónico y del sincrónico. Son necesa- 
rias las resistencias de arranque para que pueda 
iniciar su acción actuando como motor asincró- 





nico. Un conmutador desconecta estas resisten- Simbolismo que representa el rotor de un motor 
, . y , z 4 asimcrónico sincronizado. 

cias y pone en circuito la dinamo excitatriz que 

alimenta las bobinas del rotor a través de los ani- R 

llos rozantes. 5 


Esquema de la instalación de un motor asincró- 
nico sincronizado. 
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En el momento del arranque, el rotor actúa 
a través del reóstato que, exactamente igual que 
en los motores asincrónicos, permite una puesta 
en marcha con fuerte par motor. Á medida que 
se va eliminando resistencia, aumenta la veloci- 
dad, llegando a valores próximos al sincronismo. 


MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO 


Su nombre lo dice todo: es un motor con una 
sola fase que funciona con una c.a. también mo- 
nofásica. 

Se trata de un motor extraordinariamente di- 
fundido debido al gran desarrollo de las indus- 
trias de aparatos electrodomésticos, la mayoría 
de los cuales necesitan de un motor monofásico 
para que puedan ser conectados a la red mono- 
fásica de la vivienda. 


MOTOR MONOFASICO CON BOBINA AUXILIAR 


El motor monofásico dispone de una sola fase 
bobinada. Es decir: en él encontramos dos polos, 
bobinados con un conductor continuo. Vea el es- 
quema. 

En estas condiciones, la corriente alterna que 
recorre las dos bobinas del inductor crea un flu- 
jo variable en intensidad, pero que no puede en- 
gendrar un campo giratorio, dada la frontalidad 
constante entre los dos polos. 

El flujo inductor atraviesa el inducido, crean- 
do en él una polaridad de signo contrario; pero, 
obsérvelo en el esquema, por más que la tenden- 
cia del rotor sea girar 180 para enfrentar po- 
laridades opuestas, este giro es imposible mien- 
tras las fuerzas actúen siempre en la misma di- 
rección (las flechas del dibujo). El motor, pues, 
no puede arrancar por sí mismo. 

Cuando el motor está conectado a la red, si 
imprimimos a su eje un impulso rotatorio se rom- 
pe el equilibrio y el motor empieza a girar en 
sentido contrario al del impulso inicial. 

El rotor adquiere una velocidad creciente des- 
de su posición en reposo hasta que los polos del 
rotor se enfrentan a los del signo contrario, ins- 
tante en el cual cambia la polaridad; se repro- 
duce el mismo proceso y el rotor sigue girando. 

Es evidente que no se alcanza el sincronismo, 
puesto que es necesario cierto deslizamiento para 
provocar las corrientes inducidas en el rotor, que 
gira algo menos de 180” a cada cambio de pola- 
ridad. 

Los conductores del rotor crean un flujo cuya 
dirección forma un ángulo de 90" con la direc- 
ción del flujo inductor del estator. Tenemos, pues, 


Es entonces cuanto se acciona el conmutador que 
desconecta el reóstato y pone el rotor en serie 
con la dinamo. Una vez establecida esta conexión 
se alcanza rápidamente la velocidad de sincro- 
nismo y el motor, en régimen sigue funcionando 
como motor sincrónico. 


Aunque existen bastante variedades de moto- 
res monofásicos, éstos se pueden agrupar asi: 


Motores con bobina auxiliar 


de arranque 
Motores q 


NS Motores universales 
monofásicos 


| Motores con espira en 
. cortocircuito 





Motor monofásico sin posibilidad de arranque. 





Dirección de los campos en el motor monofásico 
en rotación: . = flujo creado por el estator. (, = 
= dirección del flujo del rotor. La flecha superior 
indica el sentido de la rotación. 
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dos fllujos defasados 90" que, según vimos, crea- 
rán un campo resultante giratorio como el pro- 
ducido por dos corrientes bifásicas que circulen 
por dos bobinas perpendiculares. 

Hasta aquí hemos visto que, si no ideamos al- 
gún dispositivo especial, el motor monofásico ne- 
cesita un impulso mecánico inicial para ponerse 
en marcha, cosa que no deja de ser un inconve- 
niente. 

Para solucionar este problema, se disponc un 
segundo bobinado, llamado BOBINADO AUXILIAR DE 
ARRANQUE. Se trata de dos bobinas capaces de crear 
un flujo perpendicular al primero y que mientras 
dura el período de arranque convierten al motor 
monofásico en una máquina bifásica. Una vez el ro- 
tor en marcha, este bobinado puede desconectar- 
se, puesto que el rotor y el estator ya pueden 
crear un campo giratorio para mantener el motor 
en marcha. 

El motor con bobina auxiliar se conoce tam- 
bién con el nombre de motor de fase partida. Ob- 
5erve en el esquema la existencia de un condensa- 
dor, y de un interruptor en serie con las bobinas 
de arranque, situadas a 90” respecto de las bo- 
binas del estator monofásico. Si cerramos el inte- 
rruptor, la corriente alimentará ambos bobinados; 
el motor arrancará. 

El condensador tiene un valor tal que la co- 
rriente que circula por él lo hace con un defase 
de 45" adelantado con respecto a la tensión de la 
línea. Este efecto, como puede comprender, es 
debido a la impedancia de la rama en paralelo 
bobina-condensador. 

Por otra parte, en la bobina principal existe 
una autoinducción que defasa la corriente que 
por ella circula en otros 45”; pero aquí con re- 
traso respecto a la tensión de la red. 
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DA 


Sentido de giro en el momento A. 


Motor monofásico con bobi- 
na auxiliar y condensador. 


En consecuencia, tendremos dos corrientes de- 
fasadas 90” una con respecto a otra; y ocurre lo 
mismo con los flujos creados por ambos pares 
de bobinas. Hemos llegado al campo giratorio 
creado por dos corrientes defasadas un cuarto 
de período y que recorren dos bobinas perpendi- 
culares entre sí. 

Repetimos que después del arranque se des- 
conecta el circuito auxiliar (un dispositivo auto- 
mático se encarga de ello), quedando en acción 
un clásico motor monofásico. 

Este motor posee un fuerte par de arranque, 
que llega a valer unas tres veces su valor normal. 
He ahí la principal ventaja de estos motores. 

Una variante del motor de fase partida con 
condensador consiste en disponer dos capacida- 
des en paralelo. Ambos condensadores tienen ca- 







Bobina auxiliar 


Esquema simplificado de un motor con condensa- 
dores de arranque y marcha. 


pacidad suficiente para el arranque; una vez con- 
seguido se desconecta uno de los condensadores y 
el otro queda en serie con la bobina auxiliar. 
En definitiva tendremos un motor bifásico, 
cuyo rendimiento siempre es superior al del mo- 


tor monofásico. Hemos trazado el esquema simpli- 
Ficado de esta máquina. 


El motor así concebido recibe el nombre de 
MOTOR CON CONDENSADORES DE ARRANQUE Y MARCHA. 


MOTOR MONOFASICO CON ARRRANQUE POR RESISTENCIA 


El motor de fase partida y arranque por resis- 
tencia es idéntico al del mismo nombre, pero 
con condensador. Se comprende que la diferencia 
está en haber sustituido el condensador por la 
resistencia en serie con el devanado auxiliar. 

El defase entre las dos corrientes se produce 
por la diferencia de impedancias de los dos cir- 
-cuitos. El bobinado principal tiene mucha induc- 
tancia y poca resistencia óhmica; la corriente 
queda muy retrasada con respecto a la tensión de 
la red. En cambio, el bobinado de arranque tie- 
ne una inductancia menor y mucha más resisten- 
cia óhmica (debida a la resistencia de arranque), 
lo que motiva un defase menor que en la otra 
bobina. 

El ángulo de defase que tienen las dos corrien- 
tes lo tienen también los flujos magnéticos pro- 
ducidos por ellas; y aunque no se consigue un 
defase de 90” (valor que proporciona ei máximo 
par de arranque), el que se obtiene es suficiente 
para iniciar el giro del rotor. Un interruptor cen- 
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Motor de fase partida con arranque por resistencia. 


trífugo desconecta la resistencia cuando es sufi- 
ciente la velocidad alcanzada. El par de arranque, 
en estos motores puede alcanzar un valor de 175 
veces el par nominal. Si el mecanismo al que se 
aplica requiere un arranque más potente, deberá 
instalarse un motor de condensador. 


MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA CON COLECTOR 


Un gran número de equipos industriales que 
utilizan motores eléctricos de c.a. requieren una 
velocidad variable. Es decir: sus equipos motores 
deben ser de velocidad regulable según sean las 
necesidades del equipo al que sirven. 


MOTOR UNIVERSAL 


Con el nombre de motores universales se co- 
noce a los motores que pueden funcionar indis- 
tintamente con corriente alterna y corriente con- 
tinua. 

Su construcción es similar a la de un motor 
serie para c.c. Su devanado estatórico principal 
está conectado en serie con el devanado induci- 
do a través de las escobillas y colector. 

Otros nombres propios de este motor son: 
motor monofásico serie y motor de COLECTOR MO- 
NOFÁSICO. 


Esquema de principio del motor universal. 


Este problema se resuelve con los motores de 
colector, llamados también de velocidad variable. 


Los primeros modelos de este tipo de motor, 
aparecieron hacia 1885. Eran motores monofásicos. 
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Fotografia de un motor uni- 
versal. 


Este motor se caracteriza por su fuerte arran- 
que y porque su velocidad no es constante, sino 
que está en razón inversa de la carga. Debido a 
esta dependencia, cuando desaparece la carga se 
corre el riesgo de que el rotor sufra un emba- 
lamiento excesivo que puede ser peligroso por la 
enorme fuerza centrífuga en cuanto exista alguna 
masa descentrada. 


Sin embargo, como los motores universales 
que trabajan con c.a. suelen ser pequeños este 
peligro es prácticamente inexistente. Además del 
poco diámetro del rotor (que reduce la fuerza 
centrifuga) parte de la potencia del motor se em- 
plea en vencer los rozamientos del eje con los 
cojinetes y el de las aletas del ventilador con el 






AA TEE 





EE 
. 


Ey la 


alre. Por tanto, no puede decirse de una forma 
absoluta que el motor trabaja sin carga. 

Hemos dicho (y usted lo ha visto en el esque- 
ma) que estos motores son iguales a los motores 
serie de c.c. Sin embargo, cuando el motor debe 
servir para corriente alterna, es obligado que 
los núcleos del inductor y del inducido estén for- 
mados por un empilado de chapa magnética. 

El motor monofásico serie es el más utilizado 
en pequeña maquinaria: herramientas mecánicas 
portátiles (taladros, cepilladoras, pulidoras), má- 
quinas de coser, aspiradores y, en general, en to- 
dos aquellos ingenios que requieren elevadas ve- 
locidades y bajas potencias, así como la posibilidad 
de poder regular la velocidad de giro. 
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A titulo de ejemplo adjuntamos el plano y el esquema eléctrico de un taladro portátil 
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MOTOR MONOFASICO A REPULSION 


Este motor de velocidad variable consta de un 
estator monofásico ordinario cuyo bobinado ocu- 
pa las dos terceras partes de su periferia, y un 
rotor semejante al de un motor de corriente con- 
tinua. 

Dos líneas de escobillas situadas a 180” y reu- 
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nidas en cortocircuito se colocan sobre el colec- 
tor, El estator y el rotor son independientes. Vea 
el esquema. 

Cuando las escobillas están colocadas perpen- 
diculares al campo, no existe ninguna f.e.m. en 
las dos ramas del inducido; pero cuando aqué- 


DEVANADO 
DEL ROTOR 


Escobilla 


$ 


Y 


Linea neutra 


Esquema del motor a repulsión. 


llas quedan en el mismo sentido que el cam- 
po, los bobinados del rotor se comportan co- 
mo el secundario de un transformador y se in- 
ducen en ellos las f.e.m. totales de la transforma- 
ción. Por los devanados rotóricos circulan corrien- 
tes muy intensas, como en un transformador en 
cortocircuito. 

Ahora bien, cuando las escobillas están en es- 
ta posición no hay momento de giro y resulta 
peligroso connectarlo a la red en tales condicio- 
nes. 

El arranque de este motor se produce cuando 
las escobillas giran un ángulo f partiendo de la 
posición cero y en sentido contrario a las agujas 





Rotor tetrapolar de un motor de repulsión prepa- 
rado para dos tensiones. Para conectarlo a 220 V 
debe establecerse un puente entre los bornes B, 
y B.. 


de un reloj. Entonces el rotor empieza a girar en 
el sentido de las agujas del reloj. 

La magnitud del par motor depende de la in- 
clinación de las escobillas; debe contarse con que 
el par nonimal se obtiene cuando el ángulo es de 
70”, 

Se comprende que la regulación de la veloci- 
dad se logre decalando más o menos el conjunto 
de las escobillas con relación a la línea neutra 
o de oposición de flujos. 

Estos motores pueden trabajar a dos tensio- 
nes (125 y 220 V, por ejemplo); depende del tipo 
de conexionado que se haya practicado entre los 
arrollamientos inductores. 


MOTOR MONOFASICO A REPULSION COMPENSADO O MOTOR LATOUR 


Este motor se caracteriza por el doble par de 
escobillas que trabajan sobre el colector. 

Estas escobillas actúan perpendicularmente, 
como puede ver en el esquema. Dos quedan en 
conexión con la corriente de la línea; las otras 
dos siguen actuando en cortocircuito con una 
unión con muy poca resistencia. 

Tanto el rotor como el estator son los clási- 
cos de un motor serie. 

Observe que este motor actúa como motor se- 
rie y como motor a repulsión. El arranque, la efec- 
túa por repulsión. 

Otro detalle a observar es la inclinación de 
las ranuras del rotor, característica en los mo- 
tores de repulsión. 






a ESCOBILLAS 
DE EXCITACION e 


ESCOBILLAS 
7 DE COMPENSACION 


Esquema de motor monofásico a repulsión compen- 
sado. 
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DEVANADO pe 
ESTATORICO 


AUTO-TRANSFORMADOR 


Rotor y portaescobillas del motor a repulsión com- 
pensado. 


Para el perfecto funcionamiento de este mo- 
tor, es indispensable que la tensión de alimenta- 
ción se adapte a la potencia del motor. Es decir: 
según la potencia, así deberá ser el valor de la 
tensión. Un motor de 1 CV, por ejemplo, no pue- 
de fabricarse convenientemente para tensiones 
que sobrepasen los 110 V. Un motor de 10 CV exi- 
ge una tensión mínima de 200 V. 

Esto no deja de ser un inconveniente, que se 
soluciona intercalando un transformador o auto- 
transformador entre el inductor y las escobillas. 
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FASE 
AUXILIAR 


l: Interruptor 
centrifugo 


Motor monofásico de repulsión compensado. Carac- 
teristica shunt. 
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Motor monofásico de repulsión, compensado con 
autotransformador de alimentación. 


El motor puede transformarse en motor shunt 
con sólo añadir una fase auxiliar formada por al- 
gunas espiras convenientemente repartidas sobre 
el bobinado principal. Esta fase auxiliar se pone 
en servicio, por ejemplo, con la acción de un in- 
terruptor centrífugo. 

Exactamente igual que en el caso de un motor 
serie, un autotransformador conectado entre el 
estator y el rotor permite la adaptación de la 
máquina a la tensión que pueda tener la línea que 
la alimenta. 


LINEA 
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— FASE 
AUXILIAR 


O 


AUTO-TRANSFORMADOR 


pa 

Motor monofásico de repulsión, compensado por 
característica shunt, con autotransformador de ali- 
mentación. 


l: Interruptor 
centrifugo 


=> 


MOTORES TRIFASICOS DE COLECTOR 


Cuando se precisa una regulación automática red trifásica, se utilizan motores de colector tri- 
o manual de la velocidad y sólo se dispone de una fásicos serie O shunt. 


Los motores trifásicos shunt 


Estos motores pueden alimentarse tanto por nexión más frecuentes son los que indican los es- 
el rotor como por el estator. Los sistemas de co- quemas adjuntos: 
Q 


mm 







ESTATOR 





ANILLOS ROZANTES 


Esquema del conexionado de un motor trifásico 
Motor trifásico shunt alimentado por el estator. shunt alimentado por el rotor. 


ESTATOR 


ROTOR 


COLECTOR 


Esquema de conexiones de un motor shunt de colec- 
tor, trifásico, alimentado por el rotor y el estator. 
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Devanado estatórico 


Devanado 
rotórico 


Arollamiento 
- rotorico de 
colector 


Esquema de principio de un motor trifásico shunt 
alimentado por el rotor. 


Debido a la reacción entre las corrientes del 
rotor y las inducidas en el estator por el campo 
giratorio, el motor empezará a girar en sentido 
opuesto al del campo. Al aumentar el número de 
revoluciones, disminuye la velocidad relativa del 
campo giratorio respecto al estator, reduciéndo- 
se la frecuencia a la que corresponde al desliza- 
miento. 

La regulación de velocidad se realiza aplican- 









do una tensión variable a voluntad al estator del Ó 

le 
motor. TRANSFORMADOR > 

LE 

O 

k 

O 

de 

DE 

O 

pu 

«L 

E 

un 

Ll 
Motor trifásico serie. Esque: ] 
ma de sus conexiones. COLECTOR 
Motor de colector trifásico serie dispensable para reducir la tensión en el colector 

El estator y las escobillas del colector se co- y facilitar así la conmutación. Esta reducción de 

nectan en serie, sea directamente o interponiendo la tensión en el rotor limita la velocidad en vacío 
un transformador, que por lo general resulta in- del motor. 
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MOTOR MONOFASICO DE ESPIRA EN CORTOCIRCUITO 


BOBINA ORDINARIA 





ESPIRA EN CORTOCIRCUITO 








Este motor es de rotor de jaula de ardilla y 
estator de polos salientes, mo con ranuras. Su ca- 
racterística está precisamente en los polos esta- 
tóricos, ya que en cada núcleo se colocan no sólo 
la bobina inductora ordinaria, sino que, además, 
parte del núcleo queda abrazado por una o más 
espiras en cortocircuito. 

Ya vimos cómo al aplicar una corriente alter- 
na al estator el flujo alterno producido actuaba 
siempre en la misma dirección, lo que lo incapa- 
citaba para iniciar el giro del rotor. La espira en 
cortocircuito actúa de fase auxiliar y se la llama 
también espira de sombra. 

Veamos cómo actúa esta espira: 

Cuando el núcleo se magnetiza con el flujo va- 
riable, en la espira en cortocircuito se induce una 
corriente que crea su propio flujo y que, como sa- 
bemos, está dirigida en sentido contrario al del 
flujo principal. 

Consideremos un semiperiodo de la corriente 
inductora y veamos las consecuencias que para 
el flujo principal tiene el flujo que nace en la es- 
pira en cortocircuito. | 





En el instante 0 no hay corriente y por lo tanto tampoco habrá flujo variable. En la 


espita en cortocircuito no hay corriente inducida. 


En el instante 1 la corriente que circula por la bobina del estator es variable, de signo 
creciente, lo que determina un flujo variable que inducirá una corriente en la espira 
de sombra, la cual crea su propio flujo contrario al flujo inductor. Este flujo contrario 
desmagnetiza la parte del núcleo próximo a la espira, desviándose el flujo principal. 
En el instante 2 la corriente lega al máximo; no hay variación, y por tanto no hay 
inducción en la espira. Por ello el flujo inductor queda centrado con el núcleo. 

En el momento 3 la variación es de signo decreciente. En la espira se induce una 
corriente que origina un flujo contrario al anterior. Esta vez reforzará el flujo en la 
parte de la espira, fenómeno de carácter contrario al de instante 1. 


En el punto 4 se repite la situación del punto 0. 


243 





Se comprende que en el otro semiperiíodo se 
repetirá lo mismo, pero con los sentidos inverti- 
dos. Es este movimiento del flujo lo que origina el 
giro del motor, como consecuencia del retraso que 


lleva el flujo de la espira con respecto al flujo del 
núcleo. El rotor gira en el sentido que señala la 
posición de la espira con referencia al eje geomé- 
trico del núcleo, 





FORMULAS DE LA POTENCIA EN LOS MOTORES DE C. A. 


La potencia absorbida por un motor viene 
dada por las siguientes fórmulas: 
MOTOR MONOFÁSICO W = V x I x cos y 
MOTOR TRIFÁSICO. W=v3XxVxlxcos q 
En estas fórmulas es: W = potencia en vatios. 
V = tensión eficaz en 
voltios. 


] = corriente en amperios. 
cos p = factor de potencia. 
Se llama rendimiento de un motor a la rela- 
ción entre la potencia producida y la potencia ab- 
sorbida de la línea. 
W producida 


Rendimiento = —————_—_—_—__—— 
W absorbida 


BREVE INFORMACION GRAFICA SOBRE DISTINTOS TIPOS DE MOTORES 


Con el ánimo de ilustrar lo que llevamos dicno 
sobre motores asincrónicos, añadimos algunos 
documentos gráficos que sin duda le darán una 
clara idea sobre la forma, constructiva de estas 
máquinas eléctricas. Sabemos perfectamente que 
es casi imposible conseguir que unas frases más 
o menos acertadas y unos gráficos que las acom- 
pañan tengan la misma eficacia descriptiva que el 
contacto directo con la máquina. Generalmente, 
el estudio gráfico y literario de estas cuestiones 
de índole constructiva produce la impresión de 
que las cosas son más complicadas de lo que en 
realidad son. Es seguro que a usted, una vez en- 
rentado con la realidad, en contacto directo con 


las piezas de un motor, le parecerá que todo es 


mucho más sencillo. 
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Con esta convicción, vea los gráficos a que nos 
referimos. 


ANILLOS ROZANTES 





HKoter bobinado para un motor de anillos rozantes. 


ROTOR 







ESTATOR 
ms 


ESTATOR 
A 


ESTATOR 
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o COJINETE 
CARCASA CARCASA 


Motor de inducción con rotor de jaula profunda. Motor de inducción con rotor de doble jaula. Ad- 
vierta la complejidad de la carcasa, debida a los 
canales de ventilación. 
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Sección de un motor con rotor de jaula profunda y estator de polos salientes. Las fle- 
chas indican los caminos de ventilación. 
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BARRA DE COBRE 
QUE LLEVA LA RANURA 
PROFUNDA 


Sección de un motor de anillos rozantes con indicación de los circuitos de ventilación. 


ROTOR BOBIN 
ANILLOS ROZANTES ADO 
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FORMAS CONSTRUCTIVAS NORMALIZADAS 


El constante aumento que ha experimentado 
la demanda de motores eléctricos por parte de la 
industria ha hecho necesaria la normalización de 
sus tamaños, formas y características técnicas. 

Los motores (los de inducción, sobre todo) se 
fabrican de acuerdo con distintas normas, que en 
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ESTATOR 


Motor de anillos rozantes con una sección 
axial del mismo. 


Europa se fundamentan casi todas en las DIN ale- 
manas. 

De estas normas, a título orientativo, damos 
un extracto de la DIN 42950 sobre formas cons- 
tructivas y de la DIN 40050 sobre tipos de pro- 


tección. 


FORMAS CONSTRUCTIVAS 





PROTECCIONES 


Según sean las condiciones de trabajo de un 
motor, requerirá una u otra protección. Al decir 
condiciones de trabajo, nos referimos más bien 
a las derivadas del medio ambiente que rodea al 


motor, más que a las condiciones eléctricas a que 
se le somete. El tipo de protección se indica por 
medio de la letra P y de dos cifras distintivas, 
cuyo significado damos a continuación. 
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SIMBOLOS DISTINTIVOS DE LA CLASE DE PROTECCION 
(SEGUN DIN 40050) 


E 


Letra distintiva general de protección. 
PRIMERA CIFRA DISTINTIVA 
(Penetración de sólidof ) 


PO ¡Sin protección al contacto fortuito ni pro- 


tección contra cuerpos sólidos. 


P 3 Protección contra contactos voluntarios. Pro- 


tección contra cuerpos sólidos grandes. 


P2 Protección contra contactos fortuitos. Protec- 


ción contra cuerpos sólidos pequeños. 


P3 Protección contra contactos voluntarios.Pro- 


tección contra polvo grueso. 


P 4* Protección contra contactos voluntarios. Pro- 


tección contra polvo fino. 


PO 


P:1 


P 2 


PS 


p 4* 


SEGUNDA CIFRA DISTINTIVA 
(Penetración de líquido) 


Sin protección contra el agua. No impide la 
penetración de agua. 

Protección contra goteo de agua. Protección 
contra gotas en caída vertical. 

Protección contra gotas de agua (protección 
contra lluvia). Protección contra salpicadu- 
ras de agua hasta en dirección horizontal. 
Protección contra chorro de agua, contra gol- 
pes de agua en cualquier dirección, incluso 
de abajo hacia arriba. 

Protección contra humedad (a prueba de va- 
por de agua). Protección contra chorros y 
vapor de agua, así como contra polvo fino. 
(*) Unicamente para bornes de conexión. 





EJEMPLOS 


Protección P00 Sin protección contra contactos 


Protección P 21 


casuales, sin protección contra 
cuerpos sólidos, sin protección 
contra el agua. 

Protección contra contactos ca- 
suales con los dedos y cuerpos 
sólidos medios, protección con- 
tra goteo de agua, 


Protección P 22 Protección contra contactos ca- 
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suales con los dedos y cuerpos 
sólidos medios, protección con- 


Forma B3. Protección P33. 


tra salpicaduras de agua en sen- 
tido vertical y en sentidos incli- 
nados hasta 30” con respecto a 
la horizontal. 


Protección P 33 Protección contra contactos in- 


tencionados con herramientas o 
similares y contra polvo grueso. 
Protección contra chorros de 
agua, sin presión, en todos los 
sentidos. 





Forma B3. Protección P22. 





Motor de jaula protegido contra goteo y 
salpicaduras. Protección P12, forma B3. 


AISLAMIENTO DE LOS MOTORES 


Según las normas para la construcción de má- Los motores con aislamiento clase E o B están 
quinas eléctricas, los distintos aislamientos se di- protegidos contra la acción quimica de los gases 
viden o clasifican en los tipos que se indican en O vapores corrosivos. 


la tabla siguiente: 


AISLAMIENTO DE LOS MOTORES 


E AISLAMIENTO EJECUCION NORMAL 
RECICIÓN | FOTOR CLASE DEL TIPO DE AISLAMIENTO 


AISLAMIENTO NORMAL 





| | JAULA | : > TROPICAL 
MOTORES NORMAL 
PROTEGIDOS 
ANILLOS AISLAMIENTO NORMAL 
O TANNES » TROPICAL 
| , NORMAL 
AISLAMIENTO TROPICAL 
MOTORES JAULA 
» NORMAL 
CERRADOS 
ANILLOS | LM 
ROZANTES | AISLAMIENTO NORMAL 
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MOTORES PROTEGIDOS CONTRA EXPLOSIONES O ANTIDEFLAGANTES 


En los motores que han de trabajar en am- 
biente que contenga gases o vapores que puedan 
formar mezclas explosivas con el aire, han de pre- 
verse protecciones especiales que ofrezcan segu- 


GRUPO TEMPERATURA 


| DE DE 
INFLAMACION 


INFLAMACION 


A MAYOR DE 450.*C 


ridad, de acuerdo con la mayor o menor posibili- 
dad “de inflamación de dichas mezclas. 


Las mormas alemanas establecen la siguiente 


clasificación según la temperatura de inflamación: 


GASES O VAPORES 


ETANO, ETILENO, AMONIACO, ACETONA, BEN- 
CINA, BENZOL, BUTANO, OXIDO DE CARBONO, 


| METANO, GAS NATURAL, PENTANO, PROPANO, 
GAS DE ALUMBRADO, TOLUOL, GAS DE AGUA, 
HIDROGENO. 


MAYOR DE 300.*C 
MAYOR DE 175*C 
MAYOR DE 120.*C 








Arranque directo de un motor con bobinade conec- 
tado en estrella, 
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| ACETALDEHIDO, ACETILENO, ALCOHOL ETILICO. 
ETER ETILICO, EXANO. 
SULFURO DE CARBONO. 





Según las citadas prescripciones deben prote- 
gerse los motores por los correspondientes guar- 
damotores, ajustando el tiempo de desconexión 
de forma que sea inferior al necesario para que 
el motor alcance la temperatura correspondiente 
al grupo de inflamación de que se trate, mante- 
niendo el rotor frenado. 

En estos motores la caja de bornes correspon- 
de a la protección P 43, 

Los motores eléctricos, según las normas más 
usuales, deben estar provistos de una caja de bor- 
nes, en la cual son accesibles los principios y fina- 
les de bobinas, que además deben marcarse de 
la forma siguiente: 

Los bornes marcados con U, V y W se conec- 
tan directamente a la red, mientras que los bor- 
nes y, z y x son los que puede conectarse en estre- 
lla (A) o en triángulo (Z/, ). La figura indica la 
posición de los puentes en conexión estrella, y 
la conexión del motor a la red. 

En la conexión estrella, los puentes unen los 
bornes y, z y x. Esta conexión se utiliza para la 
tensión más alta. 

En la conexión triángulo, los puentes unen res- 
pectivamente los bornes Y-U, Z-V y X-W, Esta 
conexión se utiliza para la tensión más baja. La 
figura representa la posición de los puentes en 
conexión triángulo y la conexión del motor a la 
red. 


A continuación reproducimos una caja de bor- 
nes conectada en A yenA. 





Arranque directo de un motor con bobinado conec- 
tado en triángulo. 





Conexion en estrella. 








La caja de bornes varía de forma v de tamaño 
según la potencia y protección del motor. A con- 
tinuación reproducimos un motor de gran poten- 
cia, en el cual se aprecian la forma y el tamaño 
de la caja de bornes. 
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En motores de varias tensiones, los bobinados 
se fraccionan y se sacan a la caja de bornes. Vea 
ahora la disposición de los puentes y la conexión 
de los devanados para cada tensión. 













Disposición 
dela 
placo de 


bornas 


Esquema 


de 


EONexIones 


Tensiones 


posibles 
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NOTA.—La alimentación, en todos los casos, se efectuará conectando a la red las tres bornas U, Y y W. 


Estrella - serie 


Triángulo - serie 
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LO QUE SE DEBE SABER PARA ESCOGER EL MOTOR NECESARIO 


Como apéndice de este capítulo de ELECTROTEC- 
NIA nos extendemos en una cuestión de carácter 
teórico cuya importancia no puede ocultarse. Lo 
mismo que en otras ocasiones, imprimimos en un 
tipo de letra más pequeño un tema que viene a 


¿COMO ESCOGER UN MOTOR? 


En nuestro trabajo, muchas veces nos hacemos esta 
pregunta. Como es sabido, no todos los motores eléctri- 
cos pueden ser utilizados para toda clase de trabajos; sino 
que, por lo contrario, cada trabajo requiere un tipo de 
motor determinado. 

Para elegir un motor adecuado bay que tener en 
cuenta; la carga de trabajo (potencia), la clase de servi- 
cio, el ciclo de trabajo, los procesos de arranque, frenado 
e inversión, las regulaciones de la velocidad, las condi- 
ciones de la red y la temperatura ambiente. 

La potencia de accionamiento (KW), o el par motor 
(mKg) y el número de revoluciones (r.p.m.) necesarios 
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ser una ampliación de conocimientos para aque- 
llos que estando capacitados para la comprensión 
de ciertas cuestiones matemáticas desean, sin em- 
bargo, alcanzar una formación técnica de carácter 
superior. 


para el régimen de trabajo nominal de la máquina accio- 
nada, deben conocerse con la mayor exactitud posible, para 
poder escoger el motor adecuado al trabajo a realizar. 
Para ello contamos con una serie de igualdades que ex- 
ponemos a continuación y que nos permiten los calculos 
necesarios. 
potencia (KW) = 
número de revoluciones (r.p.m.) 
par motor (mk g) —_—_uXx—__— 
915 
potencia (CV) = 
número de revoluciones (r.p.m./ 


par motor (mKg) 716 


Recordemos también que: 

Potencia en KW = 036 x potencia en CV. 

Potencia en CV = 1'36 x potencia en KW. 

La potencia está definida, por el producto de dos fac- 
tores: la fuerza F en Kg y 'a velocidad V en metros por 
segundo. 

Potencia P = F x V = Kgm/s 
(kilográmetros por segundo) 

En el motor, bajo la influencia conjunta del flujo 
magnético y de la corriente rotórica, se engendra, en la 
periferia del rotor de radio R, una fuerza tangencial que 
hace girar el inducido a la velocidad de y revoluciones 
por minuto; es decir: 





27Rv 
— metros por segundo, siendo la potencia, 
60 
27 Kv 
P=YF x Kgm/segundo 
60 


Se llama par o momento de rotación (M) al producto 
de la fuerza por el brazo de palanca, 0ue en este caso 
es el radio del rotor: 

Par = Fuerza x radio del rotor 

De modo que la potencia será: 











2 V 
P=M x Kegm/segundo 
60 
y la potencia en CV: 
27 V M xv 
6075 716 


Dada la potencia en CV y la velocidad en r.p.m., el 
par será: 
116 x P 
M = —————— mKg 
V 


El par es una magnitud decisiva, hasta el punto de 


determinar las dimensiones del motor. Motores de igual 


Variación del par 
en función de velocidad | 


La intensidad (A) = potencia absorbida (KW) x 1000 


par tienen aproximadamente las mismas dimensiones, 
cualquiera que sea su velocidad. 

En el arranque, es decir, durante el intervalo en que 
el motor pasa de la velocidad cero a la nominal, el par 
toma distintos valores independientemente de la carga. 

Es necesario distinguir algunos puntos notables de la 
curva del par, que se representa en la figura. 

La potencia nominal del motor debe ser lo más pare- 
cida posible a la potencia necesaria de la máquina accio- 
nada. Un motor de potencia excesiva da lugar a una ma- 
yor intensidad de corriente durante el arranque; precisa, 
por consiguiente, fusibles mayores y mayor sección en los 
conductores, y resulta una explotación poco económica al 
ser el factor de potencia y rendimiento más bajos en las 
cargas parciales que a plena carga. 

El motor absorbe de la red: 

La potencia activa (KW) = Potencia entregada (KW: 
rendimiento 


La potencia aparente (KVA) = potencia entregada (KW 
rendimiento x c05 


= Tensión de servicio (Y) x intensidad de 
corriente absorbida (A) x 1'73/'1000 


La potencia reactiva (KV,,, = potencia entregada (KW) x tg g 


rendimiento 


tensión de servicio (V) x cos px E > 


= potencia entregada (KW) x 1000 


— tensión de servicio (V) x rendimiento x cos gy x 173 





M,. Par de arranque o par desarrollado en el momento de la conexión. — M;,. Par de 
bache o par minimo durante el arranque. —M.. Par de inversión o par máximo. — 
M.. Par nominal. — V.. Velocidad nominal. 
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Para la comprobación del proceso de arranque y fre- 
nado y para la elección de un motor de accionamiento, es 
necesario conocer el momento y la potencia que requiere 
la máquina en dependencia de la velocidad. A continua- 
ción damos las caracteristicas del par resistente y de la 
potencia en función de la velocidad para varias máquinas 
de trabajo: 

J. Par prácticamente constante, potencia proporcional a 
la velocidad. Este es el caso de las máquinas de ele- 
vación, bombas y compresores de émbolo al trabajar 
contra una presión constante, máquinas-herramientas 
con una fuerza de corte constante. Observando el gra- 
fico, vemos que las lineas de par y potencia son prác- 
ticamente rectas, 


la 
y 


de 
A 
e 
ES 
En 
E 


e 


A m 
Par motor 


TH PE Sha 


ES 
, E Velocidad en r.p.m. 


Par en tuncidn de la velocidad 


Potencia en función de la velocidad 


2. El par aumenta proporcionalmente a la velocidad; la 
potencia aumenta proporcionalmente al cuadrado de 
la velocidad. 

Este es el caso de algunas máquinas, por ejemplo las 
calandrias. En el gráfico se observará que la caracte- 
ristica del par es aproximadamente una recta, mien- 
tras la caracteristica de la potencia es una parábola. 
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Polteneio en función de lo velocidad 


254 








EA 
AA 


Potencio 


— 
_—+ 


3. El par aumenta proporcionalmente al cuadrado de la 

velocidad, mientras la potencia lo hace con la tercera 
potencia de la velocidad. 
Este es el caso característico de las bombas centri- 
fugas, ventiladores y compresores centrifugos y de las 
máquinas de émbolo trabajando a circuito abierto. La 
curva de la potencia es una parábola cúbica, 
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—; Velocidad en r.p.m. 
Par motor en función de la velocidad 
Potencia en tunción de la velocidad 


4 El par es inversamente proporcional a la velocidad, 
mientras que la potencia necesaria es constante. 
Este caso sólo puede ser tomado en consideración en 
los procesos de regulación. Se presenta en los tornos 
y máquinas herramientas similares, en máquinas bo- 
binadoras y en descortezadoras de troncos. 

En este caso la linea de pares es una hipérbola equi- 
látera, mientras que la línea de potencias es una recta 
paralela al eje de las abscisas. 


Par motor 





Velocidad en r.p.m. 
Par motor en función de la velocidad 
Potencia en función de la velocidad 


VARIACION DE LA TENSION Y DE LA FRECUENCIA 

DE LA RED, EN MOTORES TRIFASICOS CON DEVA- 

NADO NORMAL 

a) Variación de la tensión a frecuencia constante. Todos 
los pares, especialmente el par de arranque y el par 
motor máximo, varian con el cuadrado de la tensión; 


la intensidad de arranque varía proporcionalmente con 
la tensión. Con variaciones de + 5 % de la tension no- 
minal, puede entregarse la potencia nominal. 

b; Variación de la frecuencia a tensión constante. Los 
valores absolutos de los pares, especialmente del par 
de arranque y del par motor máximo, varían en razon 
inversamente proporcional con el cuadrado de la fre- 
cuencia; la intensidad de arranque varia de forma li- 
neal inversamente proporcional con la frecuencia, Con 
variaciones de hasta + 35% de la frecuencia nominal, 
puede entregarse la potencia nominal. 


c) Variación simultánea de tensión y frecuencia. Si va- 
rían la tensión y la frecuencia en el mismo sentido y, 
aproximadamente, en la misma proporción, varian las 
revoluciones y la potencia proporcionalmente con la 
frecuencia. El par resistente puede permanecer cons- 
tante. 

Pueden conectarse, por tanto, los motores con arro- 
llamiento normal aun a redes cuya tension y frecuencia 
se apartan de los valores indicados en la placa de carac- 
teristicas, dentro de los límites de la tabla siguiente, en la 
cual se indica también la variacion de la potencia nominal. 


CONEXION DE MOTORES CON ARROLLAMIENTO NORMAL A REDES de. 


FRECUENCIA 80 Y. | 


HZ 


Las potencias determinadas según esta tabla son ad- 
misibles aun en casos en que la tensión o la frecuencia 
se apartan hasta un +37, de los valores indicados en la 
tabla. 

Los valores límites del calentamiento, pueden sobre- 
pasarse en este caso hasta 10 C. La velocidad del motor 
varia proporcionalmente con la frecuencia. 

Si se emplean motores con arrollamiento normal para 
tensiones o frecuencias anormales, varia el múltiplo del 
par de arranque y del par motor máximo para el motor 
normal, aproximadamente en la relacion: 

% de la potencia según tabla anterior 


% de la potencia según tabla siguiente 

Téngase en cuenta que el par motor nominal se de- 
duce de la nueva potencia nominal y velocidad debida a 
los v.lores de servicio modificados. 

SERVICIO DE CORTA DURACION 

En el servicio de corta duración, el motor alcanza el 
calentamiento limite durante el tiempo de funcionamiento 
prescrito (10, 30, 60 minutos); la pausa tras el tiempo de 
funcionamiento debe ser lo suficientemente larga para que 
el motor pueda enfriarse hasta la temperatura ambiente. 
SERVICIO INTERMITENTE 

El servicio intermitente se caracteriza por periodos al- 
ternos de trabajo y pausa, durante los cuales el motor 
permanece bajo tensión y sin ella respectivamente. 

Las normas alemanas sobre máquinas electricas difie- 
ren para la planificación de accionamientos intermitentes 
el concepto de “tiempo relativo de conexión” o factor de 
conexion, que está expresado por la relación entre la suma 
de los tiempos de trabajo para un ciclo y el tiempo total 
de duración del mismo, Es decir: 


84 Y. | 90%, 





| 100% | no“, | 1207, 


DE LA TENSION NOMINAL 


POTENCIA EN ?/, DE LA NOMINAL 


> POTENCIA DE MOTORES CON AISLAMIENTO 
ANORMAL HASTA 600 VOLTIOS 


POTENCIA EN *., 
DE LA POTENCIA 
A 50 HZ 


"RECUENCIA NOMINAL 





Tiempos de trabajo 





ED = x 100; en % 
Tiempo de trabajo + pausas sin tensión 
La duración total del ciclo no debe sobrepasar 10 mi- 


nutos. 
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El caso más corriente de servicio intermitente es el 
accionamiento de los mecanismos de grúas. 

En mecanismos de elevación de grúas en naves de 
montajes se emplean motores de 20 % ED, pues, teniendo 
en cuenta los periodos de marcha en vacio, se ha compro- 
bado que resulta suficiente para las aplicaciones normales. 

El 40 % ED se destina para grúas de gancho en fá- 
bricas siderúrgicas. 

En grúas de gran altura de elevación y gran frecuen- 
cia de arranques y frenado se utilizan motores de 60 9 ED. 


Estos tres ED, o sea 20%, 40 % y 60 5%, son los tipos 
normalizados. 

La elección de motores de anillos rozantes para servi- 
cio de corta duración se hará atendiendo las directrices 
siguientes (el servicio de corta duración se designa 
por KB): 

20 % ED = 30 a 60 minutos KB (según tipos; 
40% ED =60 a 90 minutos KB (según tipos) 

A continuación reproducimos algunos motores para 

s7rvicio intermitente. 





Motor trifásico. Servicio intermitente. Anillos para regulación de velocidades. Protegidos 
contra goteo y salpicaduras P12. Forma YVl. 





Motor trifásico. Servicio intermitente. Anillos para regulación de velocidad. Protección P33., 
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Motor cerrado por ventilación exterior, rotor de 
jaula, protección P33, forma B3. 





Motor cerrado con ventilación exterior, rotor de 
anillos, protección P33, forma B3. 


PROTECCION CONTRA AVERIAS 
Por causas accidentales, los motores pueden sufrir 
averías que originan reparaciones costosas y, en algunos 
casos, perjuicios muy superiores al coste de la reparación 
por la paralización de la máquina que accionan. Para evi- 
tarlos aconsejamos la protección de los motores mediante 
contactores provistos de relés térmicos o mediante inte- 
rruptores automáticos. 
Al hacer un pedido de un motor eléctrico, deben faci- 
litarse al constructor los datos siguientes: 
1. Clase de máquina accionada. 
2. Potencia efectiva que debe desarrollar el motor (CV). 
3. Velocidad de la máquina movida (r.p.m.). 
4. Clase de transmisión (acoplamiento elástico o rigido, 
sobre bancada común o separada, correa plana, trape- 
zoidal, engranajes, tornillos sin fin, etc.). 


5. Tensión entre fases de la red de alimentación (V). 

6. Frecuencia de la red (periodos por segundo) y velo- 
cidad del motor (r.p.m.). 

7. Rotor de anillos rozantes o de jaula. 

8. Forma constructiva. 

9. Clase de arranque deseado (conexión directa, estrella- 


triángulo, reóstato estatórico, reóstato rotórico, auto- 
transformador, etc.). 

10. Protección mecánica. 

11. Regulación de velocidad (por reóstato rotórico en mo- 
tor de anillos rozantes y escobillas fijas, por conmuta- 
ción de polos en rotores de jaula). 

12. Tiempo durante el cual se desea trabajar a la velo- 
cidad mínima en caso de anillos rozantes, con regu- 
lación. 


17 - Electricidad IV 


13. 
14. 


15. 


16. 


Motor protegido contra goteo y salpicaduras, rotor 


de anillos, protección P12, forma B3. 





Motor protegido contra goteo y salpicaduras, rotor 
de anillos. protección P12, forma B3. 





anillos, protección P33, forma B3. 
Motor cerrado sin ventilación exterior. rotor de 


Par resistente de la máauina accionada (mKg). 
Sentido de rotación de la máquina, mirado desde el 
lado del accionamiento: derecha, izquierda, reversible. 
Frecuencia de arranques cuando el motor se ha pues- 
to en marcha y parado a intervalos menores de dos 
horas. Indicar frenado eléctrico si lo hay. 

Ambiente: indicar la temperatura si sobrepasa los 
40" C. Menciónese el ambiente que contenga gases o 
vapores corrosivos, humedad o polvo, etc. 
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RECEPCION DE LOS MOTORES ELECTRICOS 


Normalmente la casa constructora entrega los 
motores eléctricos después de ser ensayados en 
el bando de pruebas; por tanto están debidamen- 
te engrasados y no es necesario cambiar la gra- 
sa (salvo indicación del fabricante) hasta las 2500 
horas de funcionamiento. 

A la recepción de los motores, se procederá a 
una cuidadosa revisión del embalaje. Si está sen- 
siblemente deteriorado se reclamará al fabricante, 
o a la compañía de seguros si la mercancía ha si- 
do objeto de seguro de transporte. 

Antes de poner en servicio un motor eléctrico, 
se comprobará su resistencia de aislamiento, uti- 
lizando para ello un megóhmetro de 500 voltios 
si el motor es de baja tensión. En caso de tra- 
tarse de un motor a alta tensión, el megóhmetro 
utilizado será de 1000 V. La prueba durará unos 
dos minutos. En caso de aislamiento bajo, se pro- 
cederá al secado del motor. Los motores de pe- 
queña potencia se secarán a la estufa, sin que la 
temperatura de los bobinados sobrepase los 90" C. 

En máquinas de gran potencia, que por su ta- 
maño es difícil secar a la estufa, se utilizará uno 
de los métodos siguientes: 

1) SECADO CON CORRIENTE CONTINUA. Este méto- 
do es aplicable a todas las máquinas de corriente 
alterna y se efectúa con la máquina parada. 

Es preciso disponer de una alimentación de 
baja tensión y alta intensidad, por ejemplo, un 
grupo de soldadura. Las fases del estator se pue- 
den conectar en serie o en paralelo. Es preferible 


EMPLAZAMIENTO DE LOS MOTORES 


Los motores se montan, generalmente, sobre 
bancadas de fundición o de perfiles laminados o 
bien sobre cimentaciones fijas. Las cimentaciones 
fijas se construyen de hormigón, armado o sin 
armar, o de ladrillo. Las cimentaciones de gran- 
des motores se construyen de acuerdo con los 
planos facilitados por el fabricante. 

Nos limitaremos a dar unos consejos para las 
cimentaciones sencillas, destinadas a motores pe- 
queños o medianos, 
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tener corrientes equilibradas en las tres fases; 
pero en máquinas conectadas en estrella con sólo 
tres terminales, es necesario conectar dos fases 
en paralelo y éstas en serie con la tercera fase. 
En cualquier caso, la intensidad máxima por fase 
se limitará al valor necesario para alcanzar en 
el bobinado la temperatura de 90" medida por 
resistencia o detector de temperatura, o 75" C me- 
didos con termómetro. El calentamiento debe 
controlarse de manera que la temperatura se al- 
cance en un período de tiempo comprendido en- 
tre dos y seis horas. Siempre es preferible que 
este tiempo se acerque lo más posible a las seis 
horas. Al estar la máquina parada, la intensidad 
necesaria para alcanzar la temperatura deseada 
acostumbra ser del 25 al 50% de la intensidad 
nominal de la máquina. 

2) SECADO POR CALOR EXTERNO. Para el secado 
por calor externo se emplea un horno o serpen- 
tines de vapor encerrados conjuntamente en una 
caja con la máquina. Deben proveerse aberturas 
en la parte superior e inferior de la caja, para 
facilitar una adecuada ventilación, con el objeto 
de que la humedad se elimine con el aire calien- 
te. En este caso no se sobrepasarán una tempe- 
ratura de 85" C. 

3) SECADOR DE A¡RE CALIENTE. Empleando un se- 
cador de aire caliente, la temperatura máxima de 
entrada del aire será de 95" C. Para eliminar el 
riesgo de incendio causado por chispas, se colo- 
ca un deflector entre el calentador y la máquina. 


La cimentación será solida, y si la máquina es 
pesada liegará hasta terreno firme. 

En su construcción debe tenerse en cuenta 
además del peso de la máquina su tipo de fija- 
ción. 

Es indispensable que los cojinetes y las par- 
tes de la máquina unidas al motor eléctrico que- 
den sobre la cimentación, Cuando se trate de 
transmisiones por correa, la tensión de ésta debe 
ser absorbida por la cimentación. 


La figura reproduce una cimentación sencilla; 
sus medidas dependen del tamaño de la máquina 
y su profundidad de la firmeza del terreno. La 
cimentación tendrá un zócalo de 20 cm como mí- 
nimo por encima de la sala de máquinas. De esta 
forma se evita que la máquina llegue a mojarse 
en el caso de un escape de agua. Al hormigonar 
la fundación deben dejarse los huecos para la 
colocación de los pernos de fijación de la máqui- 
na; para ello es aconsejable dejar colocados ca- 
jones de madera, que no se retirarán hasta el mo- 
mento de empezar a montar la máquina. Una vez 
centrada y nivelada la máquina, mediante cuñas 
de hierro, se la cementa con una mezcla bien flui- 
da preparada con una parte de cemento Portland 
y una parte de arena. 

Al transportar el motor hasta su punto de mon- 
taje solamente se embragará por el cáncamo que, 
a este objeto, lleva en la parte superior de la 
carcasa. Para moverlo en sentido horizontal, se 
utilizará un lecho de tablones y rodillos, procu- 
rando que los desplazamientos se efectúen sin 
brusquedades. 

Una vez situado el motor en el punto de mon- 
taje, se nivela y alinea con la máquina a la que 
debe acoplarse. Si el acoplamiento es por correa 
y polea, se coloca el motor sobre los carriles ten- 
sores, centrándolo y nivelándolo seguidamente, 
pero sin cimentar los pernos de los carriles. Para 
el nivelado, se coloca el nivel sobre la parte me- 
canizada de los carriles tensores, los cuales de- 
ben situarse en una posición media. Para tal fin 
se utilizan cuñas de hierro, pues las de madera 
ceden con mucha facilidad y se hinchan con la 
humedad del cemento. Seguidamente se centra 
el motor con el eje de la transmisión y la polea 
del motor con la polea de la transmisión. Ambas 
poleas deben quedar paralelas y los planos cen- 
trales de las dos deben coincidir. La posición co- 


La posición paralela de los ejes se ha con- 
seguido cuando (con poleas del mismo 
ancho) los puntos A, B, C y D están en 
linea recta. 
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rrecta se consigue cuando los planos de las coro- 
nas de las poleas son paralelos. La figura indica 
la posición correcta. 

En muchos casos (para el acoplamiento de mo- 
tores a tombas centrífugas o compresores rota- 


tivos, por ejemplo) se utilizan platos de acopla- 


miento elástico, con el objeto de impedir la trans- 
misión de golpes. En este caso, para el centrado 
de las máquinas, los ejes de ambas deben situar- 
se sobre una misma línea. Es decir: deben alinear- 
se. Para ello se utilizan las herramientas repre- 
sentadas en la figura y se procede en la siguien- 
te forma: 





CONEXION A LA LINEA 


La instalación eléctrica se hace de acuerdo con 
las normas y reglamentaciones que regulan las 
instalaciones industriales. La linea debe estar di- 
mensionada de acuerdo con la potencia absor- 
bida por el motor. Se disponen los aparatos de 
maniobra y protección convenientes de que más 
adelante hablaremos. Antes de conectar el mo- 
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1) Se colocan las máquinas de manera que a 
simple vista estén sensiblemente alineadas. 

2) Se montan las herramientas para el centra- 
do de las máquinas directamente acopladas (véa- 
se figura), desplazándolas hasta que sus puntas 
estén casi en contacto, 

3) Se hace girar el acoplamiento. Si la distan- 
cla entre punta y punta no varía y la posición 
reciproca de ambas puntas se mantiene durante 
el giro, la máquina está alineada. 

Una vez alineada la máquina, se fija a la ban- 
cada, apretando los pernos. Esta operación se 
hará apretándolos en diagonal. (Véase figura.) 





Orden a seguir al apretar los pernos que fijan un 
motor eléctrico sobre su bancada. Los números mar- 
can el orden a seguir que pueden ser uno u otro 
según convenga. 1-3-2-4; 4-3-1-2; 3-4-1-2; 2-1-4-3; etl- 
celerá. 


tor a la red se comprueba si la tensión del mo- 
tor es igual a la de la red. Normalmente los moto- 
res trifásicos se construyen para dos tensiones, 
220 voltios y 380 voltios; para variarla sólo es 
preciso modificar la posición de tres puentes en 
la caja de bornes. 

Los puentes de conexión en la caja de bornes 
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Conexión estrella (380 V). 


se conectan en triángulo para la tensión más baja 
y en estrella para la más alta. 

Por lo general los motores para dos tensiones 
se entregan conectados para la tensión más alta. 
Sin embargo, debe comprobarse la conexión an- 
tes de su puesta en servicio. 

Para evitar golpes de corriente excesivos en 
motores de potencia superior a 3 CV y en acome- 
das a baja tensión, el arranque de los motores 
se hace con conmutadores estrella-triángulo. La 
conexión de un motor con arranque estrella-trián- 
gulo queda indicada en el esquema. 

Para el buen funcionamiento de los motores 
es necesario que la tensión y la frecuencia se 
mantengan dentro de los límites siguientes: 

Las variaciones de tensión estarán comprendi- 
das entre +5% y —10 % de la tensión nominal. 
Las variaciones de frecuencia estarán compren- 
didas entre +5% de la frecuencia nominal. 

Los motores eléctricos se conectarán siempre 
a tierra, para lo que están provistos de un torni- 
llo situado generalmente en la caja de bornes. 


Conexión para arranque estrella-triángulo. Conmu- 
tador manual. 
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Conexión triángulo (220 V). 
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SENTIDO DE GIRO. 


Una vez conectado el motor a la red se com- 
prueba su sentido de giro desacoplándolo de la 
máquina. Si no es el correcto se debe intercam- 
biar la conexión de dos de las tres fases, sea en 
el motor o en los aparatos de maniobra. Esta 
operación es suficiente para invertir el sentido 
del giro. Si el motor debe trabajar con cambios 
de sentido durante su funcionamiento, se utili- 
zará un conmutador inversor manual o con con- 
tactores. 





Cambio de sentido de giro de motor trifásico. 
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EMPLEO DE APARATOS DE PROTECCION 


Para proteger los motores contra sobrecargas, 
los contactores se equipan con relés térmicos. 
De esta forma se evitan las paradas por sobre- 
cargas de poca duración y por las corrientes de 
arranque. Cuando el motor requiere tiempos de 
arranque prolongados se necesitan relés térmi- 
cos de sobrecarga, o conexiones que anulen los 
relés durante el arranque. 

Los relés térmicos (acabamos de decirlo) pro- 
tegen al motor contra sobrecargas; pero en caso 
de cortocircuito puede ocurrir que no lleguen a 


actuar, por causa de que la excesiva corriente que 
pasa por ellos los haya averiado. Para evitar que 
esto ocurra y proteger el motor contra cortocir- 
cuitos, se disponen fusibles antes del contactor. 

En el caso de que no se utilicen relés térmi- 
cos para la protección de sobrecarga, los fusibles 
que se conectarán a la entrada del contactor son 
los de la tabla siguiente, en la cual se dan, ade- 
más, las intensidades normales de los motores 
en función de la potencia y de la tensión. 


Tabla de intensidades en amperios para motores con rotor en cortocircuito 


Potencia 






del Eusibles para 
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Las intensidades indicadas según la tensión de la red (entre fases) son las nominales por las cuales se regularán 
los relés térmicos, sin tener en cuenta la sobreintensidad de arranque. (Excepto en casos especiales.) 
En arranque A A (Relé en fase: amperios de relé = 0,58 x amperios del motor 


Se recomienda emplear, además de los fusi- 
bles, otros aparatos de protección para el motor, 
dado que si se funde un fusible durante su mar- 
cha puede provocarse una sobrecarga en las otras 
dos fases capaz de originar serias averíc.s. 
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EMPLEO DE APARATOS DE MANIOBRA 


Si se requiere un arranque suave, o si por 
parte de las empresas suministradoras de fluido 
eléctrico existen prescripciones limitando la in- 
tensidad en el arranque, pueden utilizarse con- 
mutadores estrella-triángulo. En este caso la in- 
tensidad de arranque v el par de arranque se re- 
ducen a un tercio aproximadamente de sus valo- 
res en conexión directa, lo cual significa que los 
motores deben arrancar, como máximo, con un 
tercio de su carga nominal. 

Los conmutadores estrella-triángulo pueden 
ser utilizados conjuntamente con relés de pro- 
tección de sobrecargas. 

Para utilizar un conmutador estrella-triángulo 
para el arranque de un motor, es imprescindible 
que la tensión de la red corresponda a la tensión 
triángulo del motor. 

Antes de poner un motor en marcha es nece- 
sario comprobar que no exista desequilibrio en- 
tre las tensiones de las tres fases, ya que éste po- 
dría ocasionar averías graves. 

Á continuación reproducimos varios esquemas, 
para el arranque de motores en estrella-trián- 
gulo. 
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Arranque de un motor mediante arrancador estre- 
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Conmutador  estre- 
Ha-triangulo con re- 
le termico. 


MEDIDAS DE SEGURIDAD 


Antes de conectar el motor por primera vez 
es conveniente asegurarse de nuevo de que se ha 
instalado de acuerdo con el esquema de cone- 
xiones. Además se comprueba si todos los torni- 
llos de conexión están bien apretados; y lo mis- 
mo se hace con los de fijación de las patas del 
motor a la bancada. Se comprobará que las ta- 
pas de las cajas de los bornes estén colocadas y 
que no queda accesible al contacto casual nin- 
guna parte del equipo sometida a tensión. Todos 


PUESTA EN MARCHA Y PARADA 


Una vez efectuadas todas las comprobaciones 
indicadas en el párrafo anterior, se conectará 
el motor a la red. Los motores con arranque es- 
trella-triángulo manual, se arrancarán pasando 
el conmutador de la posición 0 a la posición es- 
trella vigilando el amperímetro cuando la inten- 
sidad tienda a estabilizarse después de haber des- 
cendido (el motor habrá alcanzado su número de 
revoluciones máximo en estrella) se pasará el con- 
mutador rápidamente a la posición triángulo. En 


los interruptores y conmutadores estarán en la 
posición «desconectado». Una vez dada la tensión 
de la red, y antes de poner en marcha el motor, 
se comprueba si las tres fases tienen tensión. 
Para, ello, en los motores de mediana potencia 
y pequeña potencia, se instalará un voltímetro 
con su correspondiente conmutador, en el cuadro 
de maniobra, siempre que por razones económi- 
cas no se crea desacertado. Es aconsejable también 
la instalación de un amperímetro. 


los arrancadores estrella-triángulo con contactores 
este cambio se hace automáticamente, previa la 
regulación del relé de tiempo, de que están pro- 
vistos los arrancadores. Para la parada de los mo- 
tores es suficiente pasar el conmutador rápida- 
mente a la posición 0; si el conmutador es con 
contactores basta apretar el pulsador de paro, e 
igual ocurre si se ha utilizado un contactor para 
arranque directo. 


PERTURBACIONES DE FUNCIONAMIENTO 


A continuación, a título orientativo, damos una 
lista de las averías más frecuentes de los motores 
eléctricos y la manera de subsanarlas: 


1) EL MOTOR FUNCIONA DE FORMA IRREGULAR. 


Avería de los cojinetes, 


La caja del motor está sometida a tensio- 
nes mecánicas. 


Plato de acoplamiento mal equilibrado. 





Recambiar los cojinetes. 


Aflojar los tornillos de la caja y volver a cen- 
trarla. 


Equilibrar el acoplamiento junto con el rotor 
del motor. 
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Tensión muy baja en los bornes. Medir con voltimetro o lámpara de ensayo. 


266 





2) EL MOTOR NO ARRANCA. 
Revisar los bornes y las líneas. 


Interrupción en la línea. 






| Medir el aislamiento con un Megóhmetro a 500 
Contacto con la masa. old 


Cojinete desgastado. Desacoplar el motor y cambiar los cojinetes. 
Defecto en el conmutador estrella-trián- 


gulo Revisar los contactos del conmutador. 


3) ARRANQUE A GOLPES. 


Contacto entre espirar en el arrollamiento Rebobinar el inducido. 
inducido. 


4) MOTOR TRIFÁSICO. ÁRRANCA CON DIFICULTAD, 
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE REVOLUCIONES AL MA a > 
SER Ca *GADO Medir la tensión de la red y modificar, si es 

posible, la toma del transformador. 


Tensión de lá ed demasiado baja. 


Caída de tensión en la línea de alimenta- | 
ción excesiva. Aumentar la sección de la línea. 


El estátor está mal conectado con el con- ) 
Revisar las conexiones en la caja de bornes. 


_mutador estrella-triángulo. 


Contacto entre espirar en el estátor. 


5) MOTOR TRIFÁSICO. PRODUCE UN ZUMBIDO INTER- 


MITENTE Y FLUCTUACIONES DE CORRIENTE EN 
EL ESTÁTOR. Reparación del inducido. 


Interrupción en el inducido. 


6) MOTOR TRIFÁSICO, ARRANCA CON DIFICULTAD O | | 
NO ARRANCA CON LA CONEXIÓN EN ESTRELLA. Disminuir la carga O cambiar el motor por otro 


de más potencia. 
Demasiada carga. 


Tensión de la red demasiado baja. 


Los contactos del conmutador estrella-tri- 
ángulo están quemados. 









7) 


8) 


MOTOR TRIFÁSICO, SE CALIENTA EN SEGUIDA Y 
EMPIEZA A ZUMBAR. 


Contacto entre fases. 
Contacto entre espiras. 
Varios contactos a masa. 


EL ESTÁTOR DEL MOTOR TRIFÁSICO SE CALIENTA 
RÁPIDAMENTE Y SU CORRIENTE EN VACIO ES 
ELEVADA. 


Estátor mal conectado. 


Contacto entre fases. 
Contactos a masa. 


EL MOTOR SE CALIENTA EXCESIVAMENTE. 
Exceso de carga. 


Frecuencia de conexión y desconexión muy 


grande. 


Tensión demasiado elevada. 


Tensión excesivamente baja. 





Falla una fase. 


Interrupción en el devanado. 


Conexión equivocada. 


Contacto entre espiras o cortocircuito entre 
fases. 


Ventilación insuficiente. 


Inducido roza en el estátor. 





Cuerpos extraños en el entrehierro. 


La marcha no corresponde al régimen de 
marcha señalado en la placa de caracterís- 
ticas. 










Bobinarlo de nuevo. 


Revisar las conexiones en estrella y en triángulo. 


Nuevo arrollamiento. 


Disminuir la carga o cambiar el motor por otro 
de mayor potencia. 


Emplear un motor con inducido de anillos ro- 
zantes. 





“lo se admite un aumento de la tensión de 
un 5 % de la nominal. 





Revisar la tensión de la red y la sección de los 
conductores de entrada, 


Localizar el punto de fallo con la lámpara de 
pruebas o el voltímetro. 


Bobinar de nuevo. 


Comprobar con el esquema de conexiones y rec- 
tificar conexionado, 


Bobinar de nuevo. 





Limpiar el motor de polvo, etc., dejando expe- 
ditos los canales de ventilación. 





Recambiar los cojinetes. 


Desmontar y sacarlos. 


Modificar el motor adaptándolo al régimen de 
marcha necesario. 
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CONSERVACION Y ENTRETENIMIENTO 


Los motores eléctricos tienen muv pocas pie- 
zas sujetas a desgaste, por lo cual la conserva- 


LIMPIEZA Y LUBRIFICACION 


Antes de comenzar cualquier trabajo en los 
motores eléctricos, deben desconectarse de la red 
y retirar los fusibles para evitar que puedan ser 
puestos en marcha inadvertidamente, con el con- 
siguiente peligro para el operario. La limpieza del 
polvo de los motores eléctricos se realiza median- 
te un fuelle o aire comprimido seco. En este úl- 
timo caso no se sobrepasarán 2'5 kg/cm* de pre- 
sión, pues en caso contrario pueden dañarse los 
devanados. Es preciso poner especial cuidado en 
la limpieza de la protección y de los canales de 
aire, ya que es esencial para una buena ventila- 
ción del motor. 

Los motores eléctricos, se fabrican en casi su 
totalidad con cojinetes de bolas o rodillos. El fa- 
bricante los entrega debidamente engrasados; y 
pueden funcionar en el estado en que se suminis- 
tren durante 4800 horas los pequeños y 2500 ho- 
ras los medianos y grandes, sin necesidad de aña- 
dir grasa. Es aconsejable, en el plan de conser- 
vación, hacer un cambio de grasa una vez al año, 
limpiando los cojinetes con gasolina, antes de re- 
llenarlos de nuevo con grasa limpia. No deben 
mezclarse grasas de distinta fabricación, y se uti- 
lizará la marca indicada por el fabricante del mo- 
tor. 
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ción prácticamente se reduce a la limpieza y lu- 
bricación. 


Los anillos interiores de los cojinetes de bo- 
las v de rodillos solamente se quitan del eje cuan- 
do deban cambiarse los cojinetes. Para montar 
los nuevos cojinetes se procede tal como se in- 
dica a continuación: 

Los anillos interiores de los rodamientos se 
calientan con aceite o aire caliente hasta una tem- 
peratura de 80" C, calándolos luego sobre el eje. 
Se evitarán los golpes fuertes, pues de lo contra- 
rio se averiarán antes de ser utilizados. Antes de 
montar el cojinete se elimina con gasolina o ben- 
zo la grasa protectora contra la oxidación; a con- 
tinuación se untan con grasa limpia los caminos 
de rodadura, cuerpos rodantes y la jaula. Las 
cajas de engrase solamente deben llenarse con 
grasa 1/2 ó 3/4 de su capacidad. 

Cuanto un motor se deje fuera de servicio por 
largo tiempo, antes de ponerlo nuevamente en 
marcha se tomarán las precauciones siguientes: 

1) Comprobación con un megóhmetro de la 
resistencia de aislamiento. Si la resistencia de ais- 
lamiento es baja, se procederá al secado del de- 
vanado. 

2) Revisión de los cojinetes. Si la grasa se ha 
secado, se cambia por grasa nueva después de 
haberlos limpiado con gasolina, 
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CONSTRUCCION DE UN PEQUEÑO MOTOR UNIVERSAL 


Después de este verdadero empacho de teoría 
que ha representado la electrotecnia de esta lec- 
ción, bueno será que nos dediquemos a confec- 
cionar un pequeño motor eléctrico, tanto para 


CARACTERISTICAS 


El que le proponemos construir es un motor 
universal para funcionar con una tensión de 4'5 
a 30 V. Su consumo es de unos 0'8 A y su poten- 
cia aproximada es de 1/100 CV. 

Como puede deducir se trata de un motorci- 
llo de tipo experimental, cuyas aplicaciones de- 
bemos buscar en el campo de la juguetería. Sin 
embargo, dado que su velocidad de régimen es 


CONSTRUCCION DEL MOTOR 
EL ESTATOR 


En plancha magnética de 5/10 de mm debere- 
mos obtener 18 piezas exactamente iguales a la 
plantilla representada en la figura 1. Los cuatro 
taladros que se indican deben tener un diámetro 
de 3'5 mm. 


O s 


Fig. 1 


reafirmarnos en la teoría elemental de su funcio- , 
namiento como para favorecernos con el descan- 
so que representa para el intelecto una actividad 
de tipo manual. 


de unas 3000 r.p.m. cabe pensar en la posibilidad 
de utilizarlo para accionar las aspas de un peque- 
ño ventilador a pilas. Describiremos punto por 
punto el montaje de esta maquina, dando relfe- 
rencias exactas del tipo de material a emplear y 
de la forma de sus varias piezas, asi como sobre 
la manera de ensamblarlas para la obtención de 
nuestro motor universal. 


Una vez obtenidas las 18 chapas, procederemos 
a formar el empilado del estator, encarando los 
cuatro taladros y sujetando el paquete mediante 
cuatro espárragos rostados de 3 mm de diámetro 
y de 55 mm de longitud. 


Esparragos roscados D=3mm. 





Fig. 2 


Según muestra la figura 2, estos espárragos 
roscados deben sobresalir unos 16 mm del em- 
pilado según la posición de la figura. 

Apretaremos fuertemente el paquete, que que- 
dará comprimido entre los cuatro pares de tuer- 
cas roscadas a los espárragos. Con una lima de 
media caña y grano lino igualaremos las superti- 


BOBINADO DEL ESTATOR 


En papel presspan de 0'5 a 1 mm de grueso 
deberemos cortar dos piezas iguales a la plantilla 
de la figura 3. En una practicaremos los tala- 
dros e y s para la entrada y salida, respectivamen- 
te, de los cabos de la bobina estatórica. 

Introduciremos la culata en el orificio central 
de las piezas antes descritas. 

El aspecto que ofrece el estator con el carrete 
preparado se muestra en la figura 4. 

Se trata ahora de enrollar en nuestro carre- 
te 500 vueltas de hilo de cobre esmaltado de 
3/10 de mm. Procure obtener una bobina lo más 
uniforme que pueda y preocúpese por que los 
orificios de entrada v salida queden bien señala- 
dos. Esta precaución tiene por objeto facilitar 
que después el bobinado del rotor se haga con 
la misma dirección que siguen las espiras del es- 
tator. 

Terminada la bobina (vea la figura 5), la recu- 
briremos con unas vueltas de papel parafinado (o 
con un papel cualquiera si no disponemos del 
primero) a fin de proteger el esmalte de las es- 
piras exteriores. Con barniz de goma laca impreg- 
naremos concienzudamente toda la bobina induc- 
tora, con lo cual evitaremos la entrada de polvo 
v humedad y fijaremos al mismo tiempo la posi- 
cion de las espiras. 


cies interiores v exteriores del estator. Con tela 
esmeril daremos a la parte curva interior del pa- 
quete un acabado más perfecto. 

Finalmente, con cinta de papel autoadhesiva 
daremos tres o cuatro vueltas uniformes envol- 
viento la culata del estator; será la protección 
exterior de la bobina. 





Compruebe ahora el aislamiento y continuidad 
de esta bobina. Para comprobar el aislamiento 
nos serviremos de un comprobador de circuitos, 
actuando según muestra la figura 6. Si la bom- 
billa se enciende es señal evidente de que hay 
algún contacto entre la bobina y el empilado del 
estator, en cuyo caso deberemos proceder a la 
confección de una nueva bobina. 

Para comprobar la continuidad de la bobina 
proceda de acuerdo con la figura 7. Si la bobina 
no se ha cortado la bombilla se encenderá; en 
caso contrario la bobina no servirá para nuestros 
fines 

Si todo ha salido a la perfección, felicidades, 
En caso contrario, mucha paciencia y procedamos 
a bobinar de nuevo el inductor. 
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Fig. Ó 


El ROTOR 


El rotor de este motor está formado por 18 
chapas de 5/10, cortadas de acuerdo con la plan- 
tilla que se ofrece en la figura 8. Obtenidas las 18 
piezas, cuyo taladro central debe tener 5 mm jus- 
tos de diámetro, las empilaremos remachándolas 
fuertemente por sus tres taladros más exteriores. 
Formado el paquete, lo introduciremos con aprie- 
te en un eje obtenido con 10 cm de varilla de hie- 
rro calibrada de 5 mm de diámetro. El empilado 
del rotor debe colccarse de forma que por uno 
de sus lados queden unos 4 cm de eje. El eje 
debe quedar completamente solidario del rotor; 





es decir, el paquete y su eje deben comportarse == 
como si se tratase de una sola pieza. En la figura 
9 tenemos el aspecto que ofrece el rotor antes | pue Ss 


de bobinarlo. 

En cada uno de los núcleos practicaremos dos 
O tres vueltas de papel autoadhesivo. 

Corte ahora seis piezas de cartón siguiendo la 
plantilla de la figura 10 e introduzca dos de ellas 
en cada uno de los núcleos polares, haciendo que 
la pieza más cercana al eje lleve los correspon- 
dientes agujeros para la entrada y salida del hilo 
de las bobinas. Vea en la figura 11 un carrete lis- 
to para recoger el hilo de cobre. 





Fig. 10 





BOBINADO DEL ROTOR 


En cada uno de los tres carretes del inducido 
devanaremos de 165 a 200 vueltas de hilo de co- 
bre esmaltado de 3/10 de mm, teniendo presente 
que todas las espiras deben bobinarse siempre EN 
EL MISMO SENTIDO. Marcaremos con cuidado y sin 
error el cabo de entrada y el de salida de cada 
bobina y tomaremos todas las precauciones y 
cuidados que se han explicado al tratar del bobi- 
nado del estator. Comprobaremos la continuidad 
y el aislamiento de las bobinas y procederemos 
también a impregnarlas perfectamente con el bar- 
niz laca. 

La figura 12 es una vista frontal del rotor. 
Observe que hemos unido entre sí los cabos de 
entrada v salida de dos bobinas contiguas. Para 


EL COLECTOR 


Vamos a describir el elemento que en mayor 
grado contribuirá al buen o mal funcionamiento 
de este motor: se trata de su colector, 

La figura 13 explica gráficamente cómo estará 
constituido este elemento. La pieza a es de car- 
tón recio (mejor si es cartón prensado). Corta- 
remos dos piezas iguales. La pieza b es una lámi- 
na de latón, que podemos cortar aprovechando 
un culote de bombilla o un portalámparas viejo 
previamente aplanado a golpes de martillo, 

Las piezas b (tres en total) deben adquirir la 
curvatura que señalan las piezas a, lo que pode- 
mos conseguir apretándolas sobre cualquier tu- 
bo o pieza cilíndrica cuyo diámetro sea el que re- 
querimos. 

Las pestañas de estas pequeñas planchas de 
latón encajarán en los agujeros correspondientes 





Fig. 12 


ello, claro, habremos tenido la precaución de qui- 
tar el esmalte que recubre estos extremos de bo- 
bina. Soldaremos con una gotita de estaño cada 
una de las uniones terminales, 


de las piezas a, de forma que las tres pestañas 
largas queden a un mismo lado del colector, tal 
y como se demuestra en la figura 13. Estas 
pestañas largas son las que emplearemos para co- 
nectar los tres cabos únicos que han quedado en 
el inducido. 

Debemos entrar el colector sobre el eje del 
rotor por la parte más corta del mismo, procu- 
rando que cada una de las delgas quede perfec- 
tamente enterrada por una de las bobinas, detalle 
importantísimo para el correcto funcionamiento 
de la máquina. 

Una con un punto de soldadura cada termi- 
nal de bobina con la pestaña larga del colector 
más cercana a él. Con esta operación hemos ter- 
minado toda la parte rotórica del motor que cons- 
truimos, Vea la figura 14. 
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LOS SOPORTES 


El rotor y el estator mantienen su posición 
relativa gracias a los soportes de plancha de 
hierro de 1'5 mm cuva forma está dibujada en la 
figura 15. Deberá ensanchar el taladro central 
hasta conseguir el diámetro suficiente para que 
entre con apriete un casquillo de latón o de bron- 





Fig. 15 


MONTAJE DEL CONJUNTO 


Las fotografias que siguen muestran con cla- 
ridad como se acoplan las distintas partes del mo- 
tor, por lo cual nos abstenemos de dar una des- 
cripcion literal y detallada de dicho montaje. 

Anadiremos, eso sí, que es de capital impor- 


TUERCAS 
Fl 





Fig. 16 


18 - Electricidad IV 





ce, cuyo diámetro interior sea de 5 mm, para que 
en él pueda rodar el eje del motor sin holgura 
pero con el mínimo de fricción. 

Los dos soportes que necesitamos se doblarán 
en ángulo recto por la arista que en la figura 15 
se indica con una línea de trazos. 


CASQUILLO 





tancia que el eje del motor quede perfectamente 
centrado a la circunferencia que describe la si- 
lueta del estator. De otra forma serían inevitables 
los roces de las masas polares del rotor contra la 
superficie interior del estator. 


_ ro 


Fig. 17 
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LAS ESCOBILLAS 


Lo más práctico es hacer las escobillas con hi- 
lo de cobre de unas 5/10 de mm, y además hacer- 
las dobles para tener seguridad de que en todo 
momento establecerán correcto contacto con las 
delgas del colector. 

La figura 18 le enseña cómo conseguir las es- 
cobillas; pero le advertimos que es casi seguro 
que una vez montadas sobre el apoyo del motor 
deberá rectificar su posición respecto al colector, 
así como estudiar el grado de presión que debe 
ejercer sobre el mismo. Debe ser usted quien so- 
bre la marcha vaya retocando la forma de las es- 
cobillas hasta conseguir de ellas el máximo ren- 
dimiento, 


CONEXIONES FINALES Y APOYO 


Cortaremos un tablero de madera, cuyas di- 
mensiones aproximadas pueden ser de 12 x 10 x 
Xx 1 cm; sobre él sujetaremos las delgas y todo el 
cuerpo del motor, según puede ver las fotografías 
adjuntas. 

Debe efectuar las conexiones-siguiendo el es- 
quema que añadimos, en el cual se aprecia per- 
fectamente que todos los devanados quedan co- 
nectados en serie. 

Listo el montaje pondremos una gota de acei- 
te en los rodamientos y en el colector para ase- 
gurarnos que los roces serán los menos posibles. 


á cm 


Fig. 18 


BOBINA DEL ESTATOR 
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Aplicaremos a los bornes del motor una ten- 
sión continua o alterna comprendida entre 4'5 y 
30 V. El transformador descrite en nuestras lec- 
ciones puede servir magníficamente para estos 
fines. Pero puede ocurrir que a pesar de haber 
seguido al pie de la letra las indicaciones de este 
capítulo el motor no quiera ponerse en marcha. 


En este caso, repase todas las conexiones y so- 
bre todo la posición de las escobillas con respec- 
to al colector y la del colector con respecto a los 
bobinados del rotor. 

Se trata de un motor muy robusto por su cons- 
trucción, que con pocos cuidados tiene que fun- 


cionar. 
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TALLER MECANICO 


Herramientas y operaciones 
del torno 


Formas y notaciones DIN 
Afilado de herramientas 





LECCION N? 





( 


HERRAMIENTAS Y OPERACIONES 
DELTORNO 


El torno, como toda máquina herramienta que 
actúe por arranque de viruta, necesita de herra- 
mientas especiales en forma de cuña cuyo filo; 
al introducirse en la pieza a mecanizar y debido 
a los movimientos que la máquina le imprime, 
saca una viruta continua de sección proporcional 
a la potencia del torno, 

Las operaciones caracteristicas del torno tie- 
nen nombres especiales usuales en el taller, Em- 
pezaremos por conocer el significado de tales 
nombres, cosa que resultará muy fácil gracias a 
los gráficos que acompañan las siguientes defini- 
ciones. 


Avance longitudinal y avance transversal 


El cabezal del' torno imprime a la pieza un 
movimiento de rotación, mientras la herramienta, 
según convenga, puede tener dos movimientos de 
avance; uno en el sentido del eje de la pieza en 
rotación y otro perpendicular a este eje. El pri- 
mero será un avance longitudinal; el segundo un 
avance transversal. Gracias a estos movimientos 
de pieza y herramienta, el torno puede CILINDRAR, 
REFRENTAR, MANDRINAR Y TRONZAR. 


Veamos en qué consisten estas operaciones. 


MOVIMIENTO QUE IMPRIME 
El CABEZAL A LA PIEZA 


AWANCE 
LONGITUDINAL 


AWANCE 
TRANSVERSAL 
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Cilindrar 


La figura expresa con claridad la naturaleza 
de esta operación: obtener un cilindro de menor 
diámetro a partir de una pieza con un diámetro 
mayor. En el dibujo se indica en color lo que se- 
ría el material sobrante. 





Refrentar 


Esta operación puede definirse diciendo que 
es aquel proceso que permite obtener un frente 
perfecto en la pieza trabajada. Se consigue gra- 
cias a un retroceso longitudinal de la herramien- 
ta, como expresa la figura. 
















Mandrinar 


No es otra cosa que el cilindrado de superfi- 
cies interiores. Esta operación puede definirse co- - ? 3 ( PP 
mo un torneado de interiores. 


Tronzar 


Aunque sin referirse al torno, hemos citado 
esta operación. Consiste en la obtención de tro- 
zos de una pieza dada. 

Trocear con un torno tiene la ventaja de que 
las superficies de las piezas obtenidas son muchi- 
simo más perfectas que con otros procedimientos 
(sierra, por ejemplo), 





104 


VELOCIDAD DE CORTE 


Éste estun concepto que interesa tener claro. 


En cada revolución (vuelta completa) dada por 
la pieza a tornear, la herramienta aplicada sobre 
ella habrá barrido una vez su perímetro. En con- 
secuencia, en cada revolución de la pieza la he- 
rramienta arranca una longitud de viruta igual 
al perímetro de la pieza que se tornea, el cual, 
por tratarse de una pieza circular, tiene una lon- 
gitud que determina la fórmula L = 2rr = xD. 
Es decir: la fórmula de la longitud de la circun- 
ferencia. 

La herramienta, en cada revolución dada por 
la pieza, habrá arrancado una longitud de viruta 
igual a 7 Xx D; y si la velocidad de giro es de N 
revoluciones por minuto, resultará que la longi- 
tud de la viruta arrancada en cada minuto de 
tiempo será: 

Lita = N X TX D; 


lo que, expresando el diámetro D en metros, se- 
rán metros por minuto. Estamos ante un claro 
ejemplo de velocidad: cantidad de metros (de 
viruta arrancada) por minuto de tiempo. A este 
concepto le llamamos velocidad de corte. 

v=NxXx«x xD en metros por minuto (m/min) 


LAS HERRAMIENTAS 


Repetimos una vez más que no estamos sl- 
guiendo un tratado de mecánica; sería abusivo 
dar este nombre al compendio de conceptos bá- 
sicos que recogen estas lecciones de TALLER Me- 
CÁNICO, cuyo único propósito es dar al especialis- 
ta en otras ramas de la técnica los conocimientos 
fundamentales que le permitan opinar en aquellos 
casos en que su trabajo especifico se entronca, 
por necesidades de fabricación o mantenimiento, 
con la tecnología mecánica. 

Bajo esta tónica hemos estructurado un so- 
mero estudio de las principales características a 
considerar en las herramientas propias del torno. 


Material para herramientas de torno 


Los materiales más empleados para la fabri- 
cación de herramientas de torno, según el tipo de 
operación que se desee efectuar, son los que ci- 
tamos a continuación: 

ACERO RÁPIDO ORDINARIO, llamado también ace- 
ro de herramientas. Al no ser apto para trabajar 
a velocidades de corte elevadas, sólo se utiliza 
para forjar herramientas especiales. Dadas estas 
características, se comprende que su uso sea muy 
restringido. 





Ejemplo 


Una pieza situada en el torno gira a 200 r.p.m. 
Dicha pieza tiene un diámetro de 50 mm. ¿Cuál 
es la velocidad de corte? 

El diámetro de la pieza, expresado en me- 
tros, es: 

D=5 mm =.005 m 

La velocidad de corte v, en m/min, será: 

v=N xx XxDG=200 x 3'14 x 0'05 = 31'4 m/min 


ACERO RÁPIDO ALEADO. Contiene del 8 al 10 % ae 
cobalto. Este acero admite mayores velocidades 
de corte, lo que lo hace útil para trabajos de tor- 
no que deban realizarse a velocidades normales, 
como son, por ejemplo, el tronzado y roscado. 
Este acero se expende en forma de barritas cua- 
dradas, rectangulares o redondas, templadas y 
rectificadas. 

CARBURO METÁLICO, vulgarmente llamado widia. 
Es quizás el material más empleado en la cons- 
trucción de herramientas para tornos. 

En realidad, el widia se emplea únicamente 
para la parte de la herramienta que forma su 
filo. Se trata de unas plaquitas soldadas sobre 
mango de acero, como indica la figura adjunta. 


METAL DURO 
(WIDIA) 







MANGO DE ACERO 
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Los carburos metálicos admiten grandes velo- 
cidades de corte y elevadas temperaturas, lo que 
les da un alto rendimiento al permitir la obten- 
ción de filos de herramienta capaces de reducir 
enormemente el tiempo de mecanizado. 

El DIAMANTE, usado también como elemento de 
corte, resulta demasiado caro para ser un mate- 
rial de empleo normal. Las piezas de diamante 
se montan sobre un mango especial, sujetas por 
un tornillo precintado al plomo, 


La forma de las herramientas 


En toda herramienta distinguimos dos partes 
fundamentales: el mango y el filo. 

Creemos inútil definirlas, por cuanto se trata 
de dos conceptos de comprensión directa. Diga- 
mos que el mango acostumbra tener una sección 
cuadrada o rectangular, siendo menos común la 
sección circular, aunque se dé en albunos casos. 

El filo es la parte más delicada de la herra- 
mienta, de la que depende la duración y la calidad 
del trabajo que con ella podamos realizar. 

El filo de estas herramientas tiene una forma 
característica, variable según el material de fa- 
bricación y según el tipo de material a trabajar. 
En él podemos distinguir distintas partes y án- 
gulos, cuya situación preferimos indicar con un 
dibujo. 


ARISTA DE CORTE | 





Observe que son los ángulos a, HB y y los que 
caracterizan la forma del filo, ángulos cuyo valor 
depende, como acabamos de insinuar, del mate- 
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Este tornillo va embutido 
en el plano de la base 
y precintado con plomo 






DIAMANTE 





Sección por un plano 

perpendicular a la ba- 

se y a la arista de 
corte, 


a = ángulo de incidencia o despulla. 
A = ángulo de filo. 
y = ángulo de ataque o de desprendimiento. 


rial a trabajar y del material de la herramienta. 
Los valores de a, fM y y más aceptados son los 
que se indican en la siguiente tabla. 


, , Herramientas de carburo 
Herramientas de acero rápido metálico (widia) 


MATERIAL A TRABAJAR 


Aceros de hasta 55 Kg/mm* 
de resistencia (F-2, F-3, F-4) 
y aluminio. 


Acero fundido 
Acero aleado hasta 110 Kg/mm” 
Fundición de hierro 

Latón, bronce. 


Acero fundido hasta 
150 Kg/mm?* 
Fundición de hierro 





Además de estos ángulos, cabe considerar 
otros dos que se derivan de la forma de algunos 
filos. Son el ángulo de posición, que se represen- 
ta por una equis (X), y el ángulo de punta de la 
herramienta que se representa por una épsilon 
griega (e). 

El ángulo en posición X suele ser de 45*; el 
ángulo de punta oscila, generalmente, entre los 
80” y 110". 


LA FORMA DEL FILO 
DENOMINACION DIN 


El filo de una herramienta adopta la forma 
más idónea al trabajo a que se destina, lo que ha 
dado lugar a un extenso muestrario cuyos mode- 
los requieren'una denominación. 

Se ha intentado establecer una norma interna- 
cional que unifique los tipos y denominación del 
filo de las herramientas para torno, normaliza- 
ción que por causas muy diversas no ha llegado 
a una total aceptación. Sin embargo, es muy co- 
rriente utilizar las normas DIN, que establecen 
un número para cada tipo de filo. 

Enseñamos en forma gráfica la forma y nume- 
ración DIN de los filos más usados, indicando la 
operación específica que pueden efectuar. 
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A IZQUIERDAS A DERECHAS 





HERRAMIENTA SIMETRICA 





Para refrentar y cilindrar 
en ángulo recto A IZQUIERDAS A DERECHAS 
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Para tronzar A IZQUIERDAS A DERECHAS 





Para interiores A IZQUIERDAS. A DERECHAS 








E 





Para interiores con cambios 
de sección en ángulo recto A IZQUIERDAS A DERECHAS 
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HERRAMIENTAS DE FILO CONSTANTE 


Se trata de un modelo muy característico de 
herramientas especialmente indicadas para roscar 
o para obtener formas especiales. Pueden adop- 
tar dos formas, denominadas circular y tangen- 
cial. 


AFILADOS 
SUCESIVOS 





CIRCULAR 


BARRENAS 


Son herramientas especialmente diseñadas 
para torneados interiores, tanto de superficies re- 
gulares come de superficies roscadas. Se trata de 
unas barras de acero normal de construcción que 
sirven de soporte a la herramienta propiamente 
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y E PEE 
DO 









E 


EXTERIORES INTERIORES 


Estas herramientas son menos rígidas que las 
normales, pero tienen una ventaja sobre éstas: 
que facilitan extraordinariamente su afilado, lo 
cual repercute en una mayor vida útil de la he- 
rramienta. 


AFILADOS SUCESIVOS 





TANGENCIAL 


dicha, de acero rápido aleado, y que es la encar- 
gada de producir el arranque de viruta. 

La gran variedad de formas existentes dificul- 
ta una clasificación completa, Nos limitamos a 
mostrar tres de los modelos más corrientes. 


HERRAMIENTA 
BOLA DE ACERO PARA EL e 
APRIETE DE LA HERRAMIENTA N 





HERRAMIENTA 





TORNILLO FIJACION HERRAMIENTA 


O 


e A 0 o MA e e 





Acción de una barrena. 





PORTAHERRAMIENTAS 


Cuando se trabaja con herramientas de acero 
rápido aleado pueden emplearse unos elementos 
auxiliares denominados portaherramientas. Se 
trata de unos mangos de acero forjado equipados 


[ral ES 


! 
Ú 


te 
e A YY 


con un dispositivo de fijación que permite suje- 
tar la herramienta y desplazarla a tenor de las 
exigencias del mecanizado. La fotografía adjunta 
pertenece a un modelo normal. 





CALIDAD DE LA HERRAMIENTA. NOTACION DIN 


Las herramientas con filo de carburo metálico 
se suministran con plaquitas de distinta calidad, 
según convenga al tipo de operación que deba 
efectuarse y según el material a tratar. 

A cada calidad le corresponde una notación 
convencional que la define. Las denominaciones 
DIN (normas alemanas aceptadas internacional- 
mente) correspondientes a las calidades más em- 
pleadas son éstas: 


19 - Electricidad IV 


S, — Para desbaste de aceros en general.,Su- 

perficies poco rugosas. 

S, — Para acabados de aceros en general. 

H, — Para fundiciones, aluminio, latón, cobre. 

G, —Para superficies rugosas en general. 

Se comprende que al efectuar el pedido de una 
herramienta se hará en vistas a su empleo, y que 
según sea éste determinaremos una calidad $S,, S,, 
H, o G.. 





DENOMINACION DE UNA HERRAMIENTA 


Con lo que acabamos de decir disponemos de 
todos los datos para la denominación total de una 
herramienta. Esta denominación, por así decirlo, 
define la herramienta al fijar los siguientes con- 
ceptos: | 

1.* Calidad de la parte activa (filo), según el 

material a cortar y rugosidad de su super- 
ficie. 

Símbolo según DIN: S,, S,, H,, G.. 
También: acero rápido, acero rápido alea- 
do, etc. 

2." Forma de la parte activa, dada por el valor 

de los ángulos de corte (incidencia, filo y 


FIJACION DE LA HERRAMIENTA AL 


Mediante dibujos demostrativos, vamos a dar 
algunas ideas sobre la forma correcta de fijar la 
herramienta a la torreta del torno, operación que 
requiere cuidados especiales. 

Los sistemas de fijación más corrientes son: 
lijación por brida, fijación tipo puente y fijación 





Tipo “de brida”. Ha caido en desuso y lo verá muy 
raras veces, si no es en tornos muy antiguos. 


12 


desprendimiento) adecuados al material a 


mecanizar. 
Símbolo: se cita el grupo de ángulos ade- 
cuado. 


Ejemplo: 6*-76”-8>. 
3. Forma geométrica de la herramienta, ade- 
cuada al trabajo a efectuar. 
Símbolo según DIN: 4972, 4975, etc., etc. 
4. Forma del mango. Sección y longitud. 
Secciones normales: 10 x 10; 12 x 12; 16 x 
165 20 20 2525 $ 32 X 32. 
Longitudes normales: 100, 110, 140, 160, 200 
y 250 para las secciones anteriores respecti- 
vamente. 


TORNO 


en torreía cuádruple. El primer sistema (brida) 
ha caído en desuso, y sólo lo citamos porque pue- 
de subsistir en tornos muy antiguos pero que por 
su extraordinaria calidad aún prestan servicio. 

Vea los dibujos a que nos hemos referido y 
los epigrafes que los acompañan. 





CORRECTO INCORRECTO 
a y _— >= 
A ON a 


Tipo “de puente”. Hay que poner especial cuidado 
en la colocación del puente. 


FIJACIONES DEFECTUOSAS 


Calce mal dispuesto. 





Tipo “torreta cuádruple”. Sistema mayormente em- 

pleado, pues permite la colocación de cuatro he- 

rramientas. La torreta es giratoria y permite tener 

dispuestas las herramientas necesarias para un me- 
canizado determinado. 


»descoesoercercanernaracreaBaDAaBBBarBaBrcrsaRBABaBrBBaAas 
Y - 


Calce mal dispuesto. 


SITUACION DEL FILO 


El filo de la herramienta, nueva o usada, debe cidencia característicos del filo de las herramicn- 
coincidir con el nivel del eje de la pieza a tor- tas, que dejan de trabajar en sus condiciones óop- 
near. Lo contrario lleva a modificaciones en 2 timas mermándose así su normal rendimiento y 
valor de los ángulos de desprendimiento y de in- la calidad del mecanizado. 





CORRECTO INCORRECTO INCORRECTO 
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Las herramientas de perfil constante tienen su 
adecuado ángulo de incidencia cuando su centro 
queda situado por encima del eje de la pieza. Se 
comprende que la distancia entre eje y centro de 





Angulo de incidencia nulo, 


LONGITUD SALIENTE DE LA CUCHILLA 


Es de vital importancia que el filo de la herra- 
mienta sobresalga del elemento sujetador en una 
distancia 1 suficiente para el correcto trabajo de 
la cuchilla y para evitar que la parte saliente de 
la herramienta entre en vibración. Si el saliente 
de la cuchilla es excesivo, se producen vibracio- 





VELOCIDAD DE CORTE 


Conocemos el significado de la expresión: can- 
tidad de viruta arrancada en metros por minuto. 

Este factor es decisivo en la preparación de 
trabajos al torno. Una reducida velocidad de cor- 
te encarece el producto porque aumenta el tiem- 
po de su mecanizado; por contra, una velocidad 
elevada disminuye el tiempo de la operación, pero, 
pasado un límite, la herramienta se desgasta con 
excesiva rapidez. Para cada tipo de mecanizado 
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herramienta debe ser la que conviene a su ángu- 
lo de incidencia. En el gráfico suponemos que la 
distancia Á es la oportuna. Ninguna otra distan- 
cia sería la adecuada. 





La altura A será adecuada para obtener el ánzuio 
de incidencia que sé precisa. 


nes que dejan la superficie trabajada con rugosi- 
dades inoportunas. 

Como norma general, el saliente / debe ser 
igual a dos veces la altura de la herramienta. Es 
decir: 

b= EX A 
siendo h = altura de la herramienta. 





— 






bo 


existe una velocidad de corte óptima, cuya deter- 
minación depende de los siguientes extremos: 

1. Material de la pieza a mecanizar. Los mate- 
riales blandos pueden trabajarse a mayor velo- 
cidad que los duros. 

2.” Calidad de la herramienta. Los carburos 
metálicos admiten mayores velocidades de corte 
que los aceros rápidos. 

3. La refrigeración de la pieza. Con taladrina 


podemos aumentar la velocidad de corte, dismi- 
nuyendo el tiempo del mecanizado. 

4. La sección de la viruta arrancada. Esta sec- 
cion es un paralelogramo cuya base es la longitud 
del avance de la pieza en cada revolución y cuya 
altura es la profundidad que se alcanza en cada 
pasada. Se comprende que la superficie de esta 
sección depende directamente de la potencia del 
torno. 

Una vez fijada la sección de la viruta pueden 
obtenerse distintas soluciones combinando los va- 
lores del avance y de la profundidad. 


PROFUNDIDAD 





AVANCE 


Para desbastar la pieza convienen grandes avan- 
ces. Para afinar y pulir superficies se requieren 
avances pequeños. 


DESBASTE 


Otro factor que influye en la determinación de 
la velocidad de corte es la robustez de la máquina: 
una máquina robusta aguantará velocidades eleva- 
das; una máquina débil deberá trabajar con mayor 
lentitud para evitar vibraciones que comprometan 
la vida de la herramienta y la perfección del aca- 
bado. 

Vea la siguiente tabla para determinar velocida- 
des de corte en relación con los avances y profun- 
didades de pasada y la calidad de las herramientas, 
contando con un tiempo de dos horas entre afila- 
dos consecutivos de las mismas. 










El AVANCE A AUMENTA 
LA PROFUNDIDAD P DISMINUYE 





Para virutas de igual sección podremos aumentar el 
avance siempre que se disminuya la profundidad. 


| 


AFINADO 


Ejemplo 

Suponga que debe cilindrarse un eje de mo- 
tor eléctrico a partir de una barra de acero de 
60 Kg/mm?. El diámetro medio de la pieza debe 


ser de 70 mm. ¿Qué revoluciones deberemos dar 
al torno? 


En el desbaste 


De acuerdo con las normas DIN, deberemos 
utilizar una herramienta 4980, ángulos de 
6"-76"-8" y calidad S-2. 

La profundidad de pasada conviene que sea 
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AAA 


VELOCIDADES DE CORTE EN m/mm 


f Acero hasta Acero hasta db y bronce 
Fundición sk blondos, cuero, 
*55 Kg/mm* 55 Kg/mm* plasticos 














atón y bronce | Aluminio y 
duros adera dura 
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* Para los aceros, la herramienta de acero rápido debe refrigerarse con taladrina. Los demás valores en seco. 










de corte en el desbaste, será de 99 m/min. De 
aquí podemos deducir la velocidad de giro 
que deberemos dar a la pieza. 

De la fórmula V=N X 7 x D deducimos: 


pequeña, puesto que estamos en un desbaste. 
Luego, escogeremos una profundidad de 
1'6 mm. En cambio, deberemos tomar el ma- 
yor avance posible para la profundidad esco- 
gida. El avance será de 0'8 mm por vuelta. 

V 
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En el afinado N = 


Repasando el buen catálogo de herramientas 
con notación DIN que hemos dado anterior- 
mente, llegará a la conclusión de que para la 


T XD 


Sabemos que D = 70 mm = 0'07 m 


operación del afinado del eje que nos ocupa 99 
precisamos una herramienta 4975, ángulo DE= AO EA 
6"-76"-8" y calidad S-1. 314 x 0'07 


La profundidad de pasada será de 1'6 mm, 
pero con avance mínimo; 0'2 mm por vuelta. 


En el afinado será: 


Velocidad del corte o giro 183 
| N = —————— = 830 r.p.m. 
Consultando las tablas, vemos que la velocidad 3114 x 0'07 


AFILADO DE LAS HERRAMIENTAS 


Habrá observado que los valores dados en la 
tabla anterior se han calculado para una frecuen- 
cia de dos horas entre afilados sucesivos de la 
herramienta. 

Esta advertencia es suficiente para hacernos 
comprender que la herramienta colocada en el 
torno deberá afilarse cuando su desgaste pueda 
suponer una imperfección segura del trabajo que 
realiza, 

El desgaste del filo de la herramienta se pro- 
duce de dos formas distintas: 

Por una' parte, el filo roza constantemente con 
la pieza que se tornea, roce que lo desgasta for- 
mando lo que se llama un chaflán de punta. 

Por otra parte, la viruta arrancada presiona 
contra el plano inclinado del filo rozando contra 
él y motivando la formación de un cráter. 

Es difícil decir con exactitud cuándo debe ser 
afilada una herramienta. El tornero, gracias a la 


CRATER 


VIRUTA > | 





PIEZA 


práctica adquirida, advierte, por la forma en que 
aparece la viruta, cuándo la herramienta trabaja 
en malas condiciones y debe ser afilada. 
Sin embargo, una buena norma es la siguiente: 
Una herramienta se considera desafilada cuan- 
do el chaflán de punta es de 1 mm y la profun- 


CHAFLAN 


A 


HERRAMIENTA NUEVA 


HERRAMIENTA DESGASTADA 


Cuando el chatlán y el cráter alcanzan las medidas indicadas, la herramienta debe 


ser afilada. 


CALZADO DE LA HERRAMIENTA 


Existen máquinas especiales para el afilado 
de herramientas para torno. Son muelas con mesa 
de apoyo basculante para obtener los ángulos pre- 
cisos. 

Al afilar una herramienta, cosa lógica, dismi- 
nuye la altura comprendida entre su filo y su 
base, distancia que disminuye en cada afilado su- 
Cesivo. 

Esta pérdida de altura hace que el filo de la 
herramienta no llegue al nivel del eje de rotación 
de la pieza, lo que obliga a calzarla con una plie- 
za supletoria que la restituye a su posición ópti- 
ma de trabajo. 


SUPLEMENTOS SUCESIVOS 








Afilando una herramienta. 


didad del cráter de 0'5 mm. 
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SUPLEMENTOS 


7 


ROMPEVIRUTAS 





EJE DE LA PIEZA 





BASE DE LA TORRETA 





Con el fin de evitar la formación de virutas 
muy largas, que podrían representar un serio pe- 
ligro para el operario, en las herramientas se prac- 
tica una escotadura de dimensiones estudiadas, 
cuya misión consiste en romper la viruta arran- 
cada antes de que alcance una longitud peligrosa. 

El rompevirutas, lo acabamos de decir, debe 
tener unas dimensiones convenientes. Tales me- 
didas se fijan siguiendo dos criterios: según el 
tamano de la herramienta o bien según el avance 
y profundidad de pasada. SIN ROMPEVIRUTAS 





Según el tamaño de la pieza 


haria ra iaa! 





CON ROMPEVIRUTAS 





El rompevirutas evita que se lormen virutas de 
excesiva longitud. 


Según el avance y profundidad 
de pasada 


pr 
Profundidad 


en mm 


MO 
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AM 


Debe procurarse que las paredes del rompevi- 
rutas no tengan una inclinación excesiva, para 
evitar los percances que demostramos gráfica- 
mente. 

Estos rompevirutas se obtienen generalmente 
con una pequeña muela de diamante, aunque al- 
gunas veces están formados por una plaquita pos- 
tiza que se fija sobre el filo de la herramienta y 
cuya separación entre la arista de corte y su cara 
frontal puede regularse a voluntad. 


ACABADO DEL FILO 


Una vez afilada una herramienta, debe recti- 
ficarse su filo mediante una operación de afinado 
que requiere una u otra muela de diamante, se- 
gún los casos. Estas muelas son un disco de me- 
tal cubierto por una capa de polvo de diamante 


IL 








Un rompevirutas con paredes demasiado inclinadas 
puede romper el filo de la herramienta y represen- 
tar un verdadero freno. 


ROMPEVIRUTAS 
— POSTIZO 





adherida con un conglomerante. Esta capa tiene 
in espesor que varía de 0'5 a 3 mm. 

He aquí, en forma de tabla, una norma para 
el correcto afilado de las herramientas de car- 
buro metálico y de acero rápido. 


HERRAMIENTAS DE CARBURO METALICO 


E 


Corindón 


Desbaste del 
mango 


Carburo 
de silicio 


Desbaste plaquita 





| 


120 





Acabado cara 
desprendimiento 


Acabado cara 
de despulla 


ta 


Afinado 


Repaso final 


Desbaste 


Acabado 


Carburo 
de silicio 


Carburo 


de silicio 


Diamante 250 - 300 


Lima 400-500 Aglomeran 


diamante  resinoso 


Corindón 


Corindón 


Refrigerado 


Refrigerado 


Sin hacer 
presión 
sobre 

la muela 


Operación 
manual 


OBSERVACIONES 


En seco 


Refrigerado 












Lima de 
corindón 


HERRAMIENTAS ESPECIALES 


En determinados trabajos las herramientas 
normales resultan improcedentes por la gran len- 
titud que imprimirían al proceso, o simplemente 
porque no pueden cumplir con la función que se 
encomienda al torno del que, algunas veces, se 
exigen trabajos muy especiales. 

Entonces deben emplearse herramientas de 
forma especial, que se proyectan y fabrican ex- 
profeso, en vistas al rápido cumplimiento de la 
misión que se pretende encomendarles. Un buen 





o e 






Operación 
manual 


ejemplo es el que representamos de forma es- 
quemática, 

En el grupo de piezas especiales podemos in- 
cluir las llamadas herramientas para moletear, 
operación que tiene por objeto trabajar las su- 
perficies ya mecanizadas para darles una textura 
regular y rugosa menos deslizable que las lisas. 
Tales superficies, generalmente, deben formar 
empuñaduras útiles al trabajo, que deberá efec- 
tuar la pieza moleteada. 





Herramientas especiales para el mecanizado de un cuerpo de revolución de forma irregular. 








HERRAMIENTAS 
PARA MOLETEAR 


RESULTADO 
OBTENIDO 
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RECOMENDACIONES 


Por si alguna vez dispone de taller propio y 
en él instala un torno, exija a sus operarios o a 
usted mismo el fiel cumplimiento de estas reco- 
mendaciones. 


l.” Sujetar bien la pieza a tornear, sea en el 
plato o sea entre puntos. 

2." Colocar siempre lunetas para piezas largas. 

3.” Determinar el número de r.p.m., avance y 
profundidad de pasada antes de poner en 
marcha la máquina. 

4. Fijar bien la herramienta y colocarla a la 
altura del eje de la pieza. 


5.” Para comprobar medidas con el pie de rey 
o pálmer, hacerlo siempre con la máquina 
parada. 

6." En lo posible no utilizar nunca la lima para 
el afinado de superficies. Puede ovalarse la 
pieza. 

1. Antes de parar o desembragar la máquina, 
debe retirarse la herramienta; de lo con- 
trario puede romperse. 

8. Al cilindrar y llegar al límite de la opera- 
ción, desconectar el avance. 

9." Mantener la máquina limpia y en buenas 
condiciones. 
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MATERIALES 


Aislantes sólidos 





Caucho natural y 
sintético; derivados 


La madera y las 
sustancias 
celulósicas 





LECCION N? 





materiales 
eléctricos 


EL CAUCHO NATURAL ES UN PRODUCTO ORGÁNICO 


DE ORIGEN VEGETAL. 

Esta sustancia se obtiene de las incisiones prac- 
ticadas en la corteza de ciertos árboles tropica- 
les (el héveas principalmente), de las que fluye 
en estado líquido. Este líquido se solidifica por sí 
solo, sin que para ello deba mediar ninguna ope- 
ración. El caucho en bruto es un material sólido 
que presenta gran resistencia a la rotura junto 
a su particularidad más característica: su gran 
elasticidad. 

Su peso específico varía entre 0'97 y 0'98; es, 
pues, un material un poco menos pesado que el 
agua. | 

Es combustible y el calor lo ablanda cuando la 
- temperatura alcanza 150* C. 

El caucho es una sustancia que se disuelve 
con facilidad en alcohol, formol y cloroformo. De 
ahí que el caucho natural resulte un material poco 
apropiado para ofrecer sus servicios a ciertas in- 
dustrias químicas, donde se producen emanacio- 
nes de vapores alcohólicos, de formol, etc. 


Acabamos de citar uno de los inconvenientes 
del caucho natural, inconveniente que desaparecen 
en cuanto se le somete a un proceso de vulcaniza- 
ción. 

Se dice que un determinado material se ha vul- 
canizado cuando ha sido tratado por un proceso 
que, a grandes rasgos, consiste en someterlo a un 
calentamiento con azufre. 

El caucho vulcanizado se convierte en una sus- 
tancia sólida muy elástica y resistente. Además, 
es prácticamente indiferente a los cambios de 
temperatura y casi insoluble; y si presenta algún 
inconveniente remarcable, éste es el ser sensible 
a la luz. La luz, en efecto, es perjudicial para los 
objetos de caucho. 


20 . Electricidad IV 





AISLANTES SOLIDOS. El CAUCHO Y LOS 
CAUCHOS SINTETICOS. LA EBONITA. LOS 
AISLANTES TEXTILES. LOS AISLANTES DE 
BASE CELULOSICA 





79 


-I91139919 Us 3]uejiodun Ánur esoo —AÁ en3e [op 
uQIde1jauad e] e e1943]sisa1 ns Jornadns sa usIq 
-0e y *ojuaruoo [ana 23p pepridopaa Jousur eun us 
epunpa1 anb o] “em3eu ogones a anb uorisald ej 
33ue ajusueuLtod UOISPUIIOJop ap J0U3u1 93ue3seq 
ope13 un 3u9313 019339 us “eunq e] “UOIDRULIOJOp 
9p ope13 ns e OAIe[al 0] us opoj a1qos Á “¡em 
-e4 ogones [e ozjoadsa1 uo sefejusa seun3¡e ejuos 
21d 031193utS oyones [a anb oyorp soulay ex 


*"s300p9891de 
83/d1n01 3p +Ue[s/€ [€1193801 *09[93018 0qanteo 14 





08 


"e[qe] ajuamg3ts el 
u3 sepelapyar uepanb “em3eu ogones [ap se uo) 
uoreleduos us “eunq e] sp sapeparidoid se7 

"pe 1m3eu ogyones [a 109 398qy 35 O0UIO) e epriodaled 
Ánul BULIOJ] 9P 35.18]8.17 Á 9SIEZIUEINA Apand eunq 
81] “SIT eunq ey Á cg eunq e] 's eunq e] sojuaLuI 
-09 SEU se opuaris “ejnonied uoreurmuousp eun 
usqi9ar anb “seunq 2p SISPD SELIBA UDISIXH 

*opuejuaulos sorue3sa anb sisa]uts 
3p Osa3201d [23 Up USuSTIAIajur onb sojuaua]a sop 
soy uos anb “orpos-un113v0u 3p vu Á ousipong >p 
ng SeQqe]is se] Jod epeunioj elqered “vna ap OL 
-2U93 2I1QUOU [9 USQIISA ULILIQY] 95 93JU3uenjoe 
anb so>1193u1s soyones ap sodr] sa3ualajIp so7 
"—pnbe aus1uos 
onb sezamduir Se] 29p 21Q1| 18159 3P UOQZR1 e[[ro 
-u9s e] Jod sauce de seun3e us efejuaae a] Á 
pem3eu ogone3 [e sÁn31sns “sisajurs ap soomuuimb 
sojuarunpadoid Jod opruaiqo “o9m3juls oyones 
[9 u0) apaoms anb o] “ajuaurestdald 'sa 07539 
"[e1m7eu ermuejsns e] asus ou anb seso[e] 
-U9A ÁnuI S9Pepripens eLisnpur ey e us931jo sent] 
-3]uIS Serduejsns seun3[e :Seu SÍ 'sapem3eu soIp 
311 10d eprusjqo e] erua] anb se] e Sesrjuopt 1se 
O sajen31 Se913SL19]98.189 9p PLIa3eur eun “eroyie 
PISUBUI 9P “IPBULIO] INFISUOD IS Á SEIDURLISNS SPJSI 
UBUIO] 9S SISIJUIS B| 104 “pemm3eu us3Lio ap [eLo] 
-201 Opeurunisjap un us ususratajur onb serouej] 
-SnS SP] SEpo] 3p OJUATLUUITIOUOS [2 233][ 3S SISIRUE 
un JOJ “SIS[?pue 9p sosad01d SO] 3p OLIB13u09 Ol 
opoj uos anb 'sisajurs ap sosad01d so] 3p ojuaru 
-LIQNn9S3p [9 :[e1aus3 us osa13o01d [op Á eLiisnpur 
e] 3p usarq us opin33suos uey as sojuen) 3p sa[q 
-2pIULIO] SRUI SOIUIA] SOJUE[SPE SO[ Sp oun aq 
-eq ns us aus] estrumb engsnput eulspoul e7 


OJLBINIS OHINVI 13 


'OPReISBUISp 113SISUI e]/83 29ey ou o[]a 3.1q 
-os anb soua3312 Á “oyones uo) UBoLIqey 98 33U3u 
-penzoe anb san ap eure3 eunsidure e] souoqes 
SOPO] 'oyone3 a3p us1quiej] UBILIQU] as (ajnyoua 
29p SEeÍIAe]o Se] 9p OISPID OSBD [9 SI OO) “SOP 
-291[9p odod sojeln3 e sojsandxa Uuejsa uorentde 
ns 10d anb so¡panbe 0po] 3.1q0S) e311139919 ejuaulel 
-ede euanbad e] ap soidoid sojuaulafa SOJI31) 
'SO3L1J99]9 s310J9NPp 
- 409 SO| 3p OJUITEILIQNIIA OO) “Opoj a1qos “ea¡d 
-ua 9s anb a3ue[¡ste uanq un “039339 US “sa Oyane) 
19 “ajue[srie uordoe ns us e]s2 (eruda7J0.1393]19 e] 2p 
odure3 9 ua Jejsa1d apand anb sordiatas so] e 
ojuen>, 43) ogones [ap uormes1de pedrourid e7 
:9533 'oumy 2p o0133u “eur rue “o1m]s3 “ormuapas ou 
-09 $318] “sertduejsns seljo 3p sapeprues seusanbad 
oygones [e uspeue as *erduajsisa1 ms Jejusuine ap 
un e Á “UQIDEzZIUe9]maA e] ap osadoxd [a 33ueng 


Resistencia 

tracción 
Caucho natural 260 
Buna 5 | 273 
Buna 85 175 
Buna 115 200 





dad — resiste mejor el ataque a que le somete 
el ozono que se produce alrededor de los conduc- 
tores de alta tensión. El ozono, dicho sea de paso, 
es una forma alotrópica del oxígeno. Mientras la 
molécula de oxígeno está formada por dos áto- 
mos del elemento, la molécula de ozono lo está 
por tres. 

Siguiendo con este capítulo de ventajas, debe- 
mos decir que la buna resiste el calor y los vapo- 









Butadieno 


Estireno 





= — Limitador Latex 
que detiene 
la polimeri- 
zación 













Resistividad a 


Alargamiento 20” 2/mm/cm? 
600 10 a 10% 
650 101 a, 10% 
600 10 a 10% 
700 10% e 105 


PPP [XXX 


res de gasolina mucho mejor que el caucho na- 
tural. 

Por todas estas razones, el empleo de la buna 
o caucho artificial es más ventajoso que el del 
caucho natural para recubrir hilos conductores 
y cables flexibles subacuáticos, así como para ser 
utilizada en juntas para motores de explosión y 
en multitud de aplicaciones que silenciamos para 
no hacer demasiado larga nuestra lista. 


Acido sulfúrico 
antioxidante 
sal marina 
coagulación 


Distribuidor 






Productos 
derivados Reacción 
del petróleo 
en cuba 
Su polimerización enfriada 
es obtenido por “E, - 


reacción con 
agentes químicos 
y un catalizador 














Recuperación del Particulas de 
butadieno y el |. caucho 
estireno que no | 









han sido tratados 


Secado 


Solución 
de jabón 


activador 
agente 
modificador 


catalizador 


LA EBONITA 


Es el color del material la cualidad que le 
ha dado el nombre. La ebonita es de color negro 
absoluto. Podemos decir que es una especie de 
goma dura (no elástica) formada por caucho y 
azufre sometidos durante la obtención del pro- 
ducto a un tratamiento térmico y de presión. 











Decantación 







as A 


Aire caliente: 100" C. 









| 
| Caucho sintético 


La ebonita es un magnífico aislante cuya re- 
sistividad alcanza valores de 50.000 MN cm/cm 
Su rigidez dieléctrica varía con el espesor de la 
pieza ensayada y alcanza valores del orden de los 
300 KV/cm con un espesor de 0'1 mm. Cuando 
el espesor se lleva a 2 mm la rigidez dieléctrica 
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alcanza los 1.000 KV/cm, dato muy expresivo que 
muestra su utilidad. 

La ebonita se encuentra en el comercio en 
planchas, tubos, barras u otras formas corrien- 
tes. 

La ebonita es un material bastante frágil, cu- 
ya fractura tiene una calidad granulosa y un color 
gris oscuro. Aunque puede cortarse, pulirse y ta- 
ladrarse, la ebonita debe trabajarse con cuidado 
para evitar que su excesiva fragilidad ocasione 
roturas indeseables. Para curvar piezas de eboni- 
ta deben sumergirse en agua hirviendo. 

La ebonita obtenida a partir del caucho sinté- 
tico tiene mayor resistencia mecánica y mejores 
propiedades aislantes que la que se obtiene con 
caucho natural. | 


AISLANTES TEXTILES 


Llamamos aislantes textiles a los materiales 
de naturaleza textil (fibras empleadas en la fabri- 
cación de hilaturas y tejidos) que de una u otra 
forma se utilizan en electricidad para aprovechar 
sus propiedades aislantes. 

Las fibras textiles más utilizadas en electrici- 
dad son el algodón, la seda, el lino y el yute. 


EL ALGODON 


Es una fibra natural, blanca, extraída de la 
planta de su mismo nombre, donde se encuentra 
rodeando las semillas. Las fibras de la flor del 
algodón tienen una. longitud comprendida entre 
10 y 40 mm. 

El algodón es una sustancia con una cierta 
higroscopicidad (poder de absorción del vapor 
de agua); es del orden del 8 % aproximadamente. 


SEDA NATURAL 


La seda natural es una fibra obtenida de los 
capullos del llamado gusano de seda. La seda 
natural es una de las fibras textiles más antiguas 
de cuantas se conocen: su descubrimiento se atri- 
buye tradicionalmente al antiguo Oriente. 

La seda es una fibra muy higroscópica que pue- 
de absorber un 5 % de su peso en diez horas. 


LA SEDA ARTIFICIAL O RAYON 


Desde finales del siglo pasado se fabrica, en es- 
cala industrial, un tipo de fibra que se conoce en 
todas partes con el nombre de rayón o seda ar- 
tificial. 

Esta fibra, de características parecidas a las 
que distinguen a la seda natural (no nos referi- 
mos a la calidad estética de las telas con ella 
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La caja exterior de algunas baterias está fabrica- 
da de ebonita. 





obtenidas), se obtiene tratando convenientemente 
sustancias celulósicas (madera, paja, celulosa del 
algodón, etc.). 

El ácido nítrico y la sosa cáustica o acética 
son las sustancias básicas del tratamiento de la 
celulosa. 

La seda al acetato es la menos higroscópica, 
lo que la hace adecuada en especial para la ob- 


EL LINO 


Es una planta textil cultivada desde la más re- 
mota antigiiedad con el único fin de aprovechar 
sus fibras, de las que se obtienen los tejidos tra- 
dicionalmente denominados de hilo. Las fibras de 
lino son más resistentes que las del algodón; su 
longitud varía de 30 cm a un metro. 


EL CAÑAMO 


Otra planta textil, de cuya parte.leñosa pueden 
separarse unas fibras de las que obtener hilos y 


EL YUTE 


Esta planta es propia de terrenos húmedos. 
Del yute, y a través de una operación llamada 
cardado, se obtiene la estopa, profusamente em- 
pleada como material de relleno en juntas de tu- 


LOS AISLAMIENTOS TEXTILES 


Los recubrimientos de conductores obtenidos 
de productos textiles deben cumplir ciertas con- 
diciones que los hagan aptos para la misión que 
se les encomienda. 

Los hilos textiles que recubren los conducto- 
res forman unos trenzados o arrollamientos heli- 
coidales en una o más capas. Si el recubrimiento 
es de más de una capa, la dirección que siguen 
los hilos de cada una de ellas es contraria a la 
de las contiguas. 

Otra cuestión importante es la separación en- 
tre los hilos que forman la protección. Estos hilos 
deben quedar lo bastante próximos como para 
evitar que los dobleces que puedan requerir los 
hilos conductores separen demasiado la trama 
del recubrimiento y los dejen al descubierto. 

Las protecciones textiles pueden impregnarse 
con breas o barnices a fin de aumentar su tenaci- 
dad, estabilidad y rigidez dieléctrica. 

Quizás el mayor inconveniente de las protec- 
ciones textiles es el sobreespesor que producen, 
que aumenta en forma considerable el diámetro 
total de hilos y cables conductores. Un sobreespe- 
sor excesivo representa aumentar el volumen to- 
tal de las máquinas y demás ingenios que requie- 


tención de recubrimientos aislantes de hilos con- 
ductores, en cuya misión sustituye ventajosamen- 
te al algodón y a la seda natural; a la segunda, 
sobre todo, por el factor precio (la seda artificial 
es mucho más barata). El rayón es un buen ais- 
lante en conductores de cobre y aluminio destina- 
dos a los devanados de inductores e inducidos 
de máquinas eléctricas. 


La fibra del lino, transformada en hilo, es 
muy indicada (entre otras muchas cosas) para la 
fabricación de vendas y cintas que luego, en elec- 
tricidad, se emplean para los encintados aislantes 
de ciertos devanados, los cuales, una vez recubier- 
tos, se impregnan con barniz. 


tejidos gruesos, de calidad más basta que la de 
los que se obtienen del lino. 


berías, por ejemplo. Del yute se obtiene una tela 
muy resistente que se emplea, entre otras cosas, 
para formar una de las capas prótectoras de los 
conductores subterráneos. 








Cables conductores con aislamiento exterior de al- 
godón trenzado. 


ren devanados, lo que repercute en el precio de 
coste de tales fabricados. 

En este sentido, los aislantes textiles se ven 
desbancados por otras sustancias que permiten 
obtener capas finísimas de aislante en la superfi- 
cie los conductores. Barnices y resinas sintéticas 
son las más características. 
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Por supuesto, el espesor del material aislante 
puede ser un dato interesante a la hora de escoger 
entre uno o otro. Este espesor está ligado o re- 
lacionado con la tensión de ruptura, Es decir: se 
trata de saber la tensión máxima que podrá so- 
portar un aislamiento (textil en nuestro caso) 
cuando se aplica una tensión creciente entre dos 
conductores aislados y retorcidos. 

El espesor de dos capas de aislante textil, se- 
gún el material, es por término medio el que se 
indica: 


RAYóN (dos capas) . . . . . 0'14 mm 
SEDA NATURAL (dos capas) . . 0'08 mm 
ALGODÓN (dos capas). . . . . 0'18 mm 


Las tensiones de ruptura de estos aislantes 
textiles son: 


AISLANTES DE BASE CELULOSICA 


Como su nombre indica, se trata de sustancias 
aislantes cuyo principal componente es la celulo- 
sa. La celulosa es una materia insoluble en agua, 
no volátil y que se descompone por el calor. 

La celulosa forma parte de la madera, del al. 
godón, de la mayoría de vegetales y de algunos se- 


LA MADERA 


Conocemos como madera la materia de los 
troncos de los árboles. Está formada por celulosa 
y menor cantidad de otras sustancias, como almi- 
dón, tanino, resinas, alcánfor, aceites, etc., que le 
confieren propiedades muy variadas. 

Su comportamiento frente a las tensiones eléc- 
tricas depende de la dosificación de las sustancias 
mencionadas y de su estructura interna. Todos 
sabemos de la existencia de múltiples tipos de ma- 
dera y de las grandes diferencias de todo orden 
que median entre ellos. 

Sin embargo, es posible obtener algunos valo- 
res que representen un promedio entre los que 


Constante dieléctrica . . . . 


Rigidez dieléctrica (espesor 30 mm) 


Resistividad (madera seca) . . . . 
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RAYÓN: <  . . == nx .«.“ MARVICn 


SEDA NATURAL . 17 KV/cm 
AEGODÓN >» 4. « .. « . . u. 102 KV/cn 


Estos datos se obtienen aplicando a los ex- 
tremos de los dos conductores, retorcidos entre 
si, una tensión que se aumenta con lentitud has- 
ta que se produce la perforación del aislante. Los 
valores anteriores se han obtenido con una co- 
rriente alterna de 50 c/s. Este dato (la frecuencia) 
es decisivo para estos cálculos, dado que las altas 
frecuencias consiguen la perforación de los ais- 
lantes sin necesidad de contar con tan altas ten- 
siones. Es decir: para un mismo aislante, la ten- 
sión de perforación será menor cuanto más alta 
sea la frecuencia de la corriente. 


res del reino animal. Son de base celulósica las 
conchas de moluscos y crustáceos. 

Con sustancias celulósicas se fabrican materia- 
les tan necesarios a la vida moderna como las 
fibras artificiales, el papel y el cartón, la celofana 
y el celuloide. 


dan las distintas maderas. La siguiente tabla nos 
ilustra sobre el valor, en la madera, de la constan- 
te dieléctrica, de la rigidez dieléctrica y de la re- 
sistividad, 

El principal inconveniente de la madera, con- 
siderada como aislante, es la facilidad de absor- 
ber la humedad del ambiente. Para su utilización 
como material aislante es imprescindible un pro- 
ceso de secado, que por vía natural puede durar 
incluso años. 

El tronco recién cortado, en efecto, contiene 
aún la savia, líquido acuoso que lleva en suspen- 
sión las sustancias alimenticias que nutren las 


Perpendicular 
a las fibras 


En el sentido 
de las fibras 


25 445 +5 a7) 


25 KV/cm 64 KV/cm 


50 a 1000 M2/cm/cm? 


TRATAMIENTOS DE LA MADERA 











TABLEROS Y PIEZAS 


(impermeabilización y au- 
mente de la rigidez dieléc- 
trica) 


POSTES 


(para evitar que se pudran 
por su extremo indicado 
en la tierra) 








células vegetales; y para eliminar la humedad que 
aquélla supone se somete a los troncos o a los 
tablones que de ellos se hayan obtenido a distin- 
tos procedimientos (apilado, estufado) que redu- 
cen bastante el tiempo de secado. 

Para aumentar la eficacia del material, con 
vistas a la función específica que de él se pre- 
tende y de acuerdo también con la humedad del 
ambiente donde quedará emplazado, la madera se 
somete a diversos tratamientos que resumimos en 
un escueto cuadro sinóptico. Falta decir, empero, 
que todos estos tratamientos requieren la condi- 
ción previa de trabajar con madera seca. 

La madera ha sido material insustituible para 
la fabricación de postes para líneas aéreas y para 
pequeños tableros aislantes donde fijar la peque- 
ña Oo gran aparamenta eléctrica. 


Chapas de madera apiladas con separadores para 
la eliminación de la humedad. 


Impregnación por inmersión en parafina fun- 


dida. 
Inmersión en aceite de linaza. 
Estufado e inmersión en aceite de linaza. 


Estufado en inmersión en cuba a presión con 
aceite de linaza. 


Estufado al vacío e inmersión en aceite de 
transformador caliente. 


Carbonización superficial del extremo en con- 
tacto con la tierra. 


Impregnación por inmersión en alquitrán ca- 
liente. 


Pintado con varias capas de brea. 


Inyección de líquidos (sulfato de cobre, por 
ejemplo) que al solidificarse obtruyen los poros. 


Inyección de líquidos desinfectantes que evitan 
la ploriferación de microorganismos. 
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LA FIBRA 


Es un material que se obtiene al comprimir a 
alta presión y en caliente una mezcla de polvo 
de madera, caucho y otras materias conglomeran- 
tes. 

El comercio lo suministra en forma de barras 
y planchas de distintos gruesos y colores. 

La fibra seca es un magnífico aislante, pero pier- 
de sus cualidades en contacto con la humedad; 
es una sustancia higroscópica en grado surno. 

Existe una fibra vulcanizada en dos calidades: 
la flexible y la dura. 

Este aislante se emplea preferentemente para 
la fijación de bornes y como soporte de piezas 
conductoras en general. 


EL PAPEL 


La industria del papel, dado el gran número 
de aplicaciones que actualmente tiene el material, 
es una de las más importantes y significativas 
del mundo moderno. 

El papel se fabrica a partir de la celulosa 
contenida en la madera, trapos, paja y papeles 
viejos, de donde se puede recuperar. Por su es- 
tructura, el papel es una sustancia fibrosa con más 
o menos porosidad. 

La materia prima se transforma en pasta de pa- 
pel que, a través de un proceso preparatorio, lle- 
ga a unos rodillos que la extienden en hojas más 
O menos gruesas al tiempo que se impregna de 
sustancias convenientes y se seca. 

Los papeles de algodón son los mejores para 
emplearlos como aislantes eléctricos. 

Pero como sea que el papel absorbe humedad, 
sus propiedades aislantes quedan supeditadas a 


CARTON Y PAPEL PRESSPAN 


Es un papel o cartón (depende de su grosor) 
obtenido de la fibra de madera y con muy limita- 
da cantidad de otras sustancias. De ahí que sea 
un papel o cartón muy rico en celulosa. 


Su especial textura brillante se logra con un 


proceso de vidriado o endurecido superficial ob- 
tenido en laminadoras especiales. De ello depen- 
de su escasísima higroscopicidad. 

El cartón presspan es químicamente neutro. 

Sus cualidades aislantes se han revelado como 
óptimas para aislamientos de baja tensión en in- 
terruptores, clavijas de enchufe, carretes de elec- 
troimanes y transformadores, etc. 

Se vende en tiras, hojas o en forma de piezas 
troqueladas de distinta utilidad: arandelas, tu- 
bos, piezas con taladros, etc. 
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la cantidad de agua que lleve en absorción y que, 
en condiciones normales, puede alcanzar un 10 % 
de su volumen. Entonces el poder dieléctrico dis- 
minuye muchísimo. 

Para que el papel sea realmente aislante, de- 
be quedar impregnado de aceite o barniz líquidos, 
que desplazan el aire de los poros al ocupar todo 
su volumen. 

Para obtener una buena impregnación los pa- 
peles se someten a un secado por temperatura y 
vacio que garantiza el total desalojamiento del 
aire de los poros. En «estas condiciones la sustan- 
cia de impregnación ocupa la totalidad del volu- 
men de los poros. 

Los papeles impregnados se emplean para el 
aislamiento de cables, como separación de los de- 
vanados de transformadores, y como dieléctrico 
de condensadores y aislamientos en general. 


PAPEL lin 1 
| 





CARTON 


Las hojas de presspan se fabrican en gruesos 
comprendidos entre 0'1 mm y 5 mm y en medidas 
estandarizadas: 70 X 100 cm, 75 x 105, 100 x 140 
y 100 x 200. 

Existen otros cartones cuyas propiedades se 
ajustan a alguna necesidad concreta: cartón cue- 
ro y cartón absorbente, por ejemplo. 


LA CELOFANA 


Este otro material celulósico es tan conocido 
como empleado; mas, desde el punto de vista 
que aquí nos interesa, su margen de utilidad es 
más bien limitado. y 

La celofana se presenta en hojas delgadísimas 
y transparentes, incoloras o coloreadas sin que 
por ello pierdan su transparencia. 

Pese a su escasísimo grosor ofrece una resis- 
tencia mecánica muy aceptable; de 5 a 7 Kg/mm?. 
Su coeficiente de alargamiento es notable; varía 
entre un 15 y un 40 %. 

La celofana es resistente a la acción de la ga- 
solina, aceites, ácidos y bases alcalinas, que no 
le atacan cuando están diluidos. 

En electricidad se utiliza como protección ais- 
lante en conductores de baja tensión, disponien- 
do una capa de celofana entre dos de material tex- 
til o de barniz. Este último tipo (celofana entre 
dos capas de barniz) resulta especialmente resis- 
tente e indicado para devanados. 


EL CELULOIDE 


He ahí otro material celulósico que fue am- 
pliamente utilizado y que ha dejado de serlo al 
descubrirse nuevas sustancias de sus mismas 
buenas cualidades acompañadas de otra: ser mu- 
cho menos inflamables. 

El celuloide, en efecto, se inflama a los 150" C, 
lo que, pese a sus buenas condiciones dieléctricas, 
no lo hace aconsejable como aislante. 


ETILCELULOSA 


Como se deja entender por su nombre, se tra- 
ta de otro material aislante derivado de la celu- 
losa. 

La etilcelulosa es un material muy resistente 
a los esfuerzos mecánicos. 

Es poco higroscópica y muy resistente al ca- 
lor. Su rigidez dieléctrica es de 60 KV/mm y su re- 
sistividad media es de 0'6 x 108 MQ/cm/cm?. 

Se emplea para la fabricación de hilos aisla- 
dos, tubos y como aislamiento de motores eléctri- 


cos. En general es un buen aislante para circuitos 


de baja tensión. 





El cartón forma parte del pequeño material en 
piezas aislantes de carácter auxiliar. 


Debemos hacer constar que en estos apartados 
se trata de unos materiales aislantes cuya uti- 
lidad ha quedado restringida por la aparición de 
nuevas materias, pero que merecen ser conocidos 
tanto por su interés técnico como por el servicio 
indudable que prestaron. 


Es transparente y la temperatura lo reblande- 
ce hasta el punto de conferirle plasticidad. Se di- 
suelve en acetona, lo que se aprovecha para la 
soldadura de los posibles cortes y desperfectos 
en piezas celulósicas, utilizando como pegamento 
una disolución de celuloide en acetona. Esta diso- 
lución seca rápidamente cualidad que facilita ex- 
traordinariamente las soldaduras. 


Por sus propiedades elásticas y por su resis- 
tencia a la acción química de los aceites minerales, 
resulta un buen aislante para transformadores 
sumergidos en baño de aceite. 

De etilcelulosa se fabrican piezas moldeadas, 
aunque para aumentar la fluidez del líquido de 
la fusión (fluidez necesaria para que el líquido 
llegue a todos los rincones del molde) se le aña- 
den otras sustancias que reducen un poco sus pro- 
piedades aislantes. Tal reducción, pero es prác- 
ticamente despreciable, pudiéndose considerar que 
su rigidez dieléctrica no ha variado. 
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Existen cintas y láminas celulósicas y adhesivas 
aptas, entre otras cosas, para el encintado de má- 
quinas eléctricas. 


TROLITA 


Finalmente, vamos a mencionar este material 
celulósico de estructura córnea. Se prepara en 
varios colores, pero con ello pierde poder dieléc- 
trico. En este sentido son mejores las variedades 
incoloras o blancas. 
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Tubos fabricados con materias celulósicas para ser- 
vir como conductores aislantes en tendidos de baja 
tensión. 





Es una sustancia higroscópica que se hincha 
en contacto. con el agua. Resiste bien la gasolina 
y los aceites, pero se disuelve en éter, alcohol, 
acetona, ácidos y bases alcalinas, lo que restringe 
sus posibilidades de aplicación, 


MATERIALES 


Resinas aislantes, naturales 
y sintéticas. 
Barnices aislantes. 


Aceites aislantes. 
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LAS RESINAS NATURALES - CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS 


Las resinas naturales son productos de origen 
orgánico (vegetal o animal) que se obtienen de la 
exudación de vegetales muy diversos, o que son 
de origen fósil. 

El aprovechamiento de las resinas como mate- 
rial eléctrico depende en gran parte de su trata- 
miento industrial, que mejora sus propiedades fí- 
sicas. Las resinas naturales, sometidas a un cierto 
tratamiento — que en síntesis representa una com- 
binación del producto natural con glicerina —, ad- 
quieren mayor dureza, más resistencia a la luz y 
a los agentes atmosféricos y reciben el nombre 
de resinas naturales modificadas o resinas eteri- 
ficadas. 

Las resinas, según sea su procedencia y cuali- 
dades, tienen nombres que les son propios. Ci- 
ñnéndonos a las resinas más representativas pode- 
mos establecer la clasificación que puede ver en 
forma de cuadr:> sinóptico. 

Digamos, de entrada, que las resinas son la 
base para la preparación de barnices, materiales 
de impregnación y láminas de diverso espesor, cu- 
yas propiedades dieléctricas son muy apreciadas 
en electricidad. 


AMBAR 


Es una de las resinas naturales más caracterís- 
ticas y apreciadas. Se conocen dos modalidades: 
el ámbar amarillo y el ámbar gris. 

El ámbar amarillo, llamado también succina, 
es una sustancia de origen fósil, dura, frágil y 
casi transparente. Tiene aspecto parecido al de 
la cera. 

Su color (de ahí su nombre) es amarillento, 
dentro de una gama que abarca del amarillo claro 
al rojo. Esta sustancia, es cosa sabida, ha dado 
nombre a la electricidad (elektron se llama en 


COLOFONIA 


Es una resina sólida de aspecto similar al ca- 
ramelo de azúcar. Como él, tiene color amari- 
liento. 


Ambar 

Colofonia 
NATURALES Copal 
Goma laca 


Lacas 


Cumarona 
Fanólicas 


RESINAS 


SINTETICAS 4 Vinilicas 
Urea 


Poliestirénicas 
Metacrílicas 


Nuestra misión inmediata debe ser la descrip- 
ción sucinta de cada una de estas sustancias y 
de sus aplicaciones más características. 


griego) por la propiedad que tiene de atraer cuer- 
pos pesados cuando se electriza por frotamiento. 

El ámbar gris se encuentra en la superficie 
del mar en forma de masas compactas de aspec- 
to ceroso. Su color es gris. Este ámbar no es otra 
cosa que las concreciones intestinales de ciertos 
cetáceos, formados por las secreciones negras de 
los moluscos de que tales cetáceos se alimentan. 

El ámbar es el primer ingrediente, junto con 
las ceras y otras resinas, para la fabricación de 
muy buenos barnices. 


La colofonia es el residuo de la destilación de 
la savia de algunos árboles coníferos, muy en es- 
pecial del pino. Se presenta en forma de masas 


91 





resinosas de color amarillo parduzco; aunque in- 
soluble en el agua, resulta, en cambio, extrema- 
damente soluble en alcohol y éter. 

La colofonia se emplea como material base en 
la fabricación de barnices. Una mezcla de colofo- 
nia y aceites minerales es una buena masa de im- 
pregnación para las cubiertas aislantes de cables 
eléctricos. 


COPAL 


No puede hablarse del copal como resina úni- 
ca en su género, sino que, dada la gran variedad 
de resinas con propiedades muy diversas que pue- 
den denominarse con el mismo sustantivo, resul- 
ta más exacto hablar de resinas tipo copal. 

Se trata de resinas de origen vegetal que pro- 
vienen de la exudación de plantas coníferas, aun- 
que los yacimientos de explotación comercial son 
fósiles de plantas, algunas de las cuales han des- 
aparecido ya. Se encuentran en terrenos acuosos 
o pantanosos, formando masas cuyo tamaño no 
acostumbra superar el de un huevo. Sin embargo, 
aparecen pedazos de copal que alcanzan 15 ó 20 Kg 
de peso. 

Las muchas variedades de resinas tipo copal 
se deben a las condiciones específicas bajo las 
que haya podido tener lugar el proceso de fosili- 
zación. 


GOMA LACA 


La goma laca natural es un producto de proce- 
dencia animal. Se trata del excremento de un in- 
secto que a millares cubre las ramas de algunos 
árboles, de cuya savia se alimenta, de las Indias 
Orientales. La larva de estos insectos segrega una 
sustancia líquida que una vez solidificada es la 
goma laca. 

Esta resina se encuentra en el mercado en for- 
ma de granos, y más corrientemente en forma de 
escamas. Ámbas formas presuponen un proceso 
de purificación que ha eliminado residuos nocivos 
de la goma laca. 

La goma laca es soluble en alcoh-* solución 
que resulta un barniz económico y  .iente. El 
barniz de goma laca es el impregnador corriente 
de los papeles y cartones que se utilizan para 
la fabricación de láminas o tubos aislantes. 


LACA 


Es un barniz natural que segregan algunos ár- 
boles del Japón, China e Indochina. Se obtiene 
por sangrías horizontales practicadas en los árbo- 
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La colofonia es un producto de la secreción de al- 
gunos árboles coniferos (de la familia del pino). 


Los copales más característicos son el copal 
duro de Zanzíbar, Madagascar y Guayana, y el 
copal semiduro de Angola, Congo, Nueva Zelanda, 
Filipinas y Borneo, entre otros países productores. 

También el copal proporciona excelentes bar- 
nices. 





Escamas de goma laca. Esta es la forma más co- 
mún en que se expende en el mercado. 


les suficientemente desarrollados. La savia que 
segregan las incisiones se somete a una operación 
de secado que elimina el agua que contiene. 


Las lacas contienen una sustancia, que no se 
ha identificado con exactitud, que actúa violenta- 
mente sobre la piel y produce ampollas muy do- 
lorosas. 


RESINAS SINTETICAS 


Bajo la denominación de resinas sintéticas 
agrupamos los productos que, obtenidos por pro- 
cesos de síntesis, tienen cualidades similares a 
las de las resinas naturales. Algunas resinas arti- 
ficiales (las fenólicas, por ejemplo) arrojan aná- 
lisis idénticos a los de las resinas naturales que 
imitan. 

En las resinas sintéticas, la evaporación de los 
componentes volátiles, la oxidación y la polime- 
rización (formación de componentes de gran peso 
molecular partiendo de fin solo tipo de moléculas 
y sin la formación de subproductos) se realizan 
por medios industriales con el intento de cubrir 
las variadísimas propiedades que cada aplicación 
exige. Así, por ejemplo, las resinas plásticas aptas 
para la formación de piezas por moldeo deben 
ser completamente innocuas (no corrosivas) para 
el metal de que está formado el molde. Serán 
también fáciles de derretir y de rápido endureci- 


RESINAS DE CUMARONA 


Las resinas de cumarona forman un grupo de 
resinas sintéticas obtenidas al tratar los produc- 
tos neutros de la destilación de la hulla con ácido 
sulfúrico, fosfórico o cloruro de aluminio. La con- 
versión en resina de estos productos se hace al 
aire libre o bajo presión. 

Las resinas de cumarona son de color claro, 
de dureza variable, solubles en benceno, en tolue- 
no y en aceite de linaza. 

Su empleo se circunscribe a la fabricación de 
barnices y piezas moldeables. 


RESINAS FENOLICAS 


Forman un grupo de resinas sintéticas de am- 
plio campo de aplicación, obtenidas por condensa- 
ción entre los compuestos químicos, llamados fe- 
noles y aldehídos, producidos en la destilación 
del alquitrán. Según el fenol que se emplee para 
su obtención, así serán las propiedades específi- 
cas de la resina resulta'.te. Los tipos más repre- 
sentativos son: 


RESINAS INSOLUBLES 


La más conocida es la TIOLITA. En polvo, a la 
temperatura de 150” y a presión, el material se 


Es curioso que la laca se seque mucho mejor 
en ambientes húmedos que en ambientes secos, 
como es normal en los demás barnices, tanto de 
origen animal como vegetal. 


miento en el interior del molde, para proporcio- 
nar la necesaria rapidez al proceso industrial. 

Las resinas sintéticas destinadas a la fabrica- 
ción de barnices deberán ser resistentes al agua, 
tener punto de fusión elevado, ser fácilmente so- 
lubles en los disolventes ordinarios, estab' _s a la 
luz, transparentes, etc. 

Estas resinas pueden obtenerse por las reac- 
ciones químicas entre varios componentes que, al 
combinarse entre sí y por eliminación de molécu- 
las de los compuestos resultantes, dan lugar a 
gran variedad de resinas con distintas propieda- 
des. 

La polimerización de determinadas sustancias 
es otro sistema de obtención de resinas sintéti- 
cas. Las moléculas de una misma sustancia reac- 
cionan entre sí para formar cadenas moleculares 
que conservando para la sustancia su misma fór- 
mula, le confieren distintas propiedades físicas. 
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Piezas moldeadas fabricadas con resinas sintéti- 
cas. 
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polimeriza y endurece dando piezas moldeadas de 
gran dureza e insolubles, resistentes a los elemen- 
tos químicos, infusibles y que no absorben hu- 
medad. 

La tiolita, antes de su polimerización, se di- 
suelve en alcohol y acetona formando barnices de 
gran poder aislante. La resistencia de la tiolita 
vale 300 x 10* MQ cm/cm?. 


RESINAS SOLUBLES 


Existen dos grupos: las solubles en disolven- 
tes normales, que se utilizan ventajosamente como 
sustitutivos de la goma laca, y las solubles en acei- 
tes obtenidos del petróleo y de la hulla, así como 
en aceites secantes. En este grupo de resinas en- 
contramos las que se conocen en todas partes con 
el nombre de baquelitas. 

Generalmente se consideran tres tipos de ba- 
quelitas, cuya denominación es la siguiente: 

Baquelita A o resol. 
Baquelita B o resitol. 
Baquelita C o resita. 

La baquelita A se obtiene por debajo de los 
50% de temperatura, resultando una resina líquida, 
viscosa, pastosa o sólida incluso. Es soluble en 
los disolventes siguientes: alcoholes, acetonas, 





fenoles y glicerina. En consecuencia puede utili- 
zarse como barniz. 


La baquelita B es un producto más condensa- 
do que la baquelita A. Es una sustancia sólida y 
desmenuzable, insoluble en casi todos los disol- 
ventes. En caliente es moldeable y plástica. 


La baquelita C es el estado final de la conden- 
sación. Se trata de un material estable y duro, to- 
talmente insoluble, absolutamente impermeable e 
inalterable ante la mayoría de agentes químicos. 
Sólo el ácido sulfúrico concentrado, la potasa y 
la sosa hirviendo son capaces de atacarla. Es 
ininflamable y altamente resistente al calor, pu- 
diendo resistir temperaturas de hasta unos 300" C. 

La resita es un excelente aislante eléctrico. Su 
inconveniente más acusado es su falta de elasti- 
cidad y flexibilidad. 

Todas las baquelitas tienen amplia aplicación 
en el campo de la electricidad. La baquelita A, ya 
lo hemos dicho, como barniz; la B como gran ais- 
lante, ya que su poder dieléctrico es superior al 
de la ebonita. 

La baquelita C, en fin, como material moldea- 
ble en la fabricación de la enorme cantidad de 
componentes de aparamenta eléctrica de todos co- 
nocidos. 


Una gran variedad de componentes eléctricos son objetos de 
baquelita moldeada. : 


RESINAS VINILICAS 


Estas resinas sintéticas se obtienen por reac- 
ción entre el acetileno y el ácido acético o clorhí- 
drico. Según sea el ácido obtendremos acetato 
de vinilo o cloruro de vinilo. 

Con acetato de vinilo se obtienen barnices muy 
apreciados por su dureza y flexibilidad. 

El cloruro de vinilo polimerizado es la sustan- 
cia de la que se fabrican tantos y tantos produc- 
tos que, en términos vulgares, se llaman «de plás- 
tico». Proporciona una sustancia parecida al cau- 
cho, pero mucho más resistente a la gasolina, acei- 
tes y ácidos, lo que la hace especialmente idónea 
para recubrir conductores eléctricos, en cuya mi- 
sión son cada día más empleados el cloruro de 
vinilo y sus derivados. 

La rigidez dieléctrica de las resinas vinílicas 
oscila de 16 a 40 KV/mm. Su resistividad es su- 
perior a los 10* M() cm/crm?. 


RESINAS DE UREA 


Se trata de unas resinas, de las que existe tam- 
bién una gran variedad, obtenidas a partir de la 
reacción a que dan lugar la urea y los formalde- 
hídos. Son resinas incoloras e inodoras que lle- 
gan a tener una gran transparencia. 

Se emplean principalmente para la fabricación 
de paneles o tableros aislantes, los que pueden 


RESINAS POLIESTIRENICAS 


La base para la obtención de estas resinas es 
el etilbenceno. En este grupo de resinas encontra- 
mos el poliestireno, de gran significación en el 
campo de los plásticos. Muchos de los objetos fa- 
bricados con plásticos inyectados (moldeo a pre- 
sión) son de poliestireno. 

Se emplea para revestimientos aislantes de pie- 
zas y conductores, así como para la obtención 
de infinidad de piezas inyectadas. 


RESINAS METACRILICAS 


Se derivan del ácido acrílico, resultando resi- 
nas de gran estabilidad, incoloras y transparentes 
como el vidrio, pero mucho más ligeras y flexi- 
bles, añadiendo a estas propiedades su casi nula 
fragilidad. 


BARNICES 


Entendemos por barniz la disolución de una 
resina, sea natural o sintética, en un disolvente 
adecuado a las características que se desee con- 
ferir. 


21 . Electricidad IV 





Conductores aislados con cloruro de vinilo. 


Existe una amplia variedad de estas resinas 
que resisten perfectamente ambientes corrosivos, 
cuya oxidación y envejecimiento en contacto con 
el aire son prácticamente nulos y que se presentan 
con coloraciones opacas o transparentes. Con ellas 
se fabrican tubos, cintas y barnices. 


tener grandes dimensiones. Estos materiales en 
forma de paneles se conocen con el nombre de 
pristal y polaplás. 

Su rigidez dieléctrica es de 13 KV/mm y su re- 
sistividad es de 1'7 x 10” MQ cm/cm?. Ambos va- 
lores representan una media entre los valores má- 
ximo y mínimo. 


No es atacado por los ácidos ni álcalis y ofrece 
un mínimo envejecimiento. 

Tiene una resistividad de 10'* M cm/cm” y 
una rigidez dieléctrica de 100 KV/mm. 

Otra resina de composición similar es el tro- 
litul, de aspecto parecido al vidrio pero mucho 
menos frágil. Con él se obtienen piezas moldeadas 
de notable resistencia a los ácidos e insolubles 
para la mayoría de disolventes conocidos. 


Como la mayoría de las resinas sintéticas, se 
utilizan, en electricidad, para aislar hilos y cables 
conductores, así como para formar barnices ais- 
lantes. Su rigidez dieléctrica oscila de los 25 a 
los 30 KV/mm. 


Circunscribiéndonos al campo de la electrotec- 
nia, los barnices son útiles en cuanto se aprove- 
chan sus dos cualidades fundamentales: su poder 
dieléctrico y su poder conglomerante. 
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Quizás la aplicación más significativa de los 
barnices (por los problemas técnicos que en tal 
aplicación han eliminado) sea la formación de re- 
vestimientos aislantes, como única protección, en 
los hilos de cables destinados al bobinado de 
transformadores, inductores e inducidos de má- 
quinas eléctricas (dínamos, alternadores, moto- 
res). En este mismo campo de aplicación (máqui- 
nas eléctricas), tampoco es despreciable su acción 
aglomerante, que evita que los hilos del bobinado 
de los rotores pierdan su posición correcta debi- 
do a la fuerza centrífuga que adquieren, lo que 
sería causa de graves averías. 

Los devanados y piezas impregnadas en barniz 
ganan en poder aislante y se hacen menos vulne- 
rables a la humedad. Por tener tapados los poros 
se hacen menos higroscópicos. Según el barniz em- 
pleado, los elementos barnizados quedan protegi- 
dos contra la acción de ácidos y demás sustancias 
COrrosivas. 


BARNICES GRASOS 


Se fabrican con resinas naturales, aceites se- 
cantes y uno o más disolventes volátiles. 

Dividimos en dos ramas estos barnices, según 
sea la forma en que se produce su secado. 

Hablaremos de barnices grasos con secado a 
estufa, cuando su rápido secado sólo se obtiene 
cuando se les somete durante un cierto tiempo 
al calor de una estufa con circulación de aire; 
sólo así se produce la oxidación del barniz y su 
secado. 


BARNICES SINTETICOS 


Sigamos su clasificación : 

Los BARNICES A LA CUMARONA se obtienen con 
las resinas extraídas de los productos idóneos de 
la destilación del alquitrán. 

Los BARNICES SINTÉTICOS AL FORMOL se fabrican 
a base de formol de polivilino. 

Ambos tipos de barniz se aplican en la impreg- 
nación del material eléctrico sometido a sobrecar- 
gas mecánicas y a temperaturas elevadas. Tal im- 


BARNICES MIXTOS 


Dentro de esta denominación general encontra- 
mos dos tipos de barniz: 

Los llamados VOLÁTILES, que son disoluciones 
de resinas sintéticas o naturales (goma laca, por 
ejemplo) en un disolvente volátil como alcohol, 
acetona y otros. 
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Podemos iniciar el estudio de los barnices a 
partir de esta clasificación : 


Secantes a estufa 


Grasos 
Secantes al aire 
UN 
Ly 
O De cumarona 
a Sintéticos A base de formol 
1 Masas fusibles 
< 
00 ; , 
Tipo Isolemail 
Mixtos 


Volátiles 


Diremos que un barniz graso admite secado al 
aire cuando su oxidación se produce sin necesi- 
dad de calor, por simple contacto con el aire y con 
la suficiente velocidad. Estos barnices son los más 
empleados para aislar devanados para baja y me- 
dia tensión. 

Para los transformadores que deben sumergir- 
se en baño de aceite, los barnices deben oxidarse 
o endurecerse antes de que tomen contacto con 
el líquido (aceite para transformadores). 


pregnación es especialmente indicada (con barni- 
ces sintéticos) en carretes de transformador y en 
el material sometido a muy alta tensión. 

Entre los barnices sintéticos, el de baquelita 
tiene el inconveniente de su poca elasticidad y 
flexibilidad, que se traduce en una excesiva fra- 
gilidad que los hace fácilmente resquebrajables 
por acción mecánica y ante las dilataciones y con- 
tracciones propias en los cambios de temperatura. 


Pueden ser de componente natural, cuando su 
base es una resina natural; o de componente sin- 
tético si su base es una resina sintética (baqueli- 
ta, por ejemplo). 

A los barnices volátiles se les puede añadir 
una pequeña cantidad de aceites secantes. Son los 





Los barnices no sólo actúan como 
aislantes, sino también como aglo- 
merantes, manteniendo la posición 
conveniente en los devanados de 
máquinas electricas. 


más utilizados por su fácil manejo y rápido se- 
cado. 

El segundo tipo de barnices mixtos es el lla- 
mado TIPO ISOLFMAIL. 

Se presentan en forma de lacas o de soluciones 
alcohólicas o acetónicas perfectamente neutras, 
impermeables al agua y a los vapores. Son un sus- 
titutivo perfecto de la goma laca. 

Estos barnices se emplean comúnmente para 
impregnar y aglomerar papeles, amianto y mica 
y para barnizar núcleos magnéticos. En este sen- 


tido permiten suprimir el papel que se utilizaba 
con el mismo fin, obteniéndose una disminución 
en el volumen del orden del 5 por 100. 

Las llamadas MASAS COMPUESTAS suelen incluir- 
se en la familia de los barnices sintéticos, de los 
que se diferencian por carecer de disolvente. Se 
trata de sólidos que con el calor se hacen lo bas- 
tante fluidos como para impregnar a fondo los 
aislantes que se sumerjan en ellos, solidificándose, 
una vez se han retirado de la inmersión, al en- 
friarse el barniz. 


ENSAYOS Y PRUEBAS DE LOS BARNICES 


La calidad de un barniz depende de que en él 
se den en grado óptimo una serie de condiciones 
y propiedades que podemos desglosar en el si- 
guiente cuadro. 


Cantidad de materia seca 


Viscosidad 
Temperaturas y forma 
Propiedades de secado 
cuantitativas Impurezas físicas 
yl 


a Contenido de agua 
cualitativas 


determinantes Acidez o alcalinidad 


del barniz Actividad mútua con acelil- 


te de transformadores 
Tensión de perforación 


Elasticidad o flexibilidad 


CANTIDAD DE MATERIA SECA 


La cantidad de materia seca que, en disolución, 
contiene un barniz oscila entre un 20 y un 50 por 
100. El porcentaje es menor en los barnices de se- 
cado al aire y mayor en los barnices con secado 
a estufa. 

El porcentaje de materia seca se entiende so- 
bre la base de la cantidad total de líquido ana- 
lizado. Por tanto, hablar del tanto por ciento de 
materia seca representa fijar la cantidad de disol- 
vente. 

La cantidad de disolvente será tal que propor- 
cione la fluidez necesaria para el uso a que se 
destine el barniz. 


VISCOSIDAD 


Entendemos por viscosidad de un líquido el ro- 
zamiento entre sus moléculas o entre las distin- 
tas capas que podamos considerar de este líquido. 

La viscosidad determina la mayor o menor flui- 
dez (a más viscosidad, menos fluidez), por lo cual 
esta propiedad afecta al grado de penetración que 
tenga el barniz. 

Existen aparatos especiales destinados a me- 
dir la viscosidad de un barniz. Son los viscosime- 
tros, algunos de los cuales son extremadamente 
sencillos y cubren a la perfección las necesidades 
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de taller sin que sea preciso recurrir a otros in- 
genios de mayor precisión, pero también muy 
complicados. 

En síntesis, la viscosidad de un líquido está 
dada por la relación entre la cantidad del líquido 
y el tiempo que tarda en salir por un orificio de 
diámetro fijo y previamente determinado. 

El barniz que necesite más tiempo para salir 
por el agujero del viscosímetro (se entiende que 
todas las pruebas se hacen con la misma cantidad 
de líquido) será el más viscoso. 

El viscosímetro más sencillo no es más que un 
recipiente de capacidad conocida, en cuya base 
hay un taladro de diámetro fijo y un cono con el 
vértice hacia arriba. Para usarlo basta con intro- 
ducir el aparato en el barniz a estudiar, esperar 
a que se llene, extraerlo del líquido y contar el 
tiempo en segundos que transcurre hasta que apa- 
rece el vértice del cono. 

Los viscosímetros llevan una tabla de equiva- 
lencias entre el tiempo del vaciado, la densidad 
del líquido y las unidades de viscosidad. 

La unidad de viscosidad es el poise, cuya defi- 
nición científica es bastante complicada. Para 
nuestros fines, basta con saber que los viscosí- 
metros dan las viscosidades en poises o centipoi- 
ses (1 poise = 100 centipoises); y que, en el caso 
concreto de los barnices, la viscosidad será de 5 
poises para los de secado al aire y de 7 poises 
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Uso y sección de un sencillo viscosimetro que só- 
lo exige la precaución de hacerlo trabajar con 
la mayor horizontalidad posible. 


para los de secado a la estufa, considerando que 
ambas viscosidades se han medido a 20* C. 


TEMPERATURA Y FORMA DE SECADO 


La temperatura y forma de secado, así como la 
velocidad con que se produzca, es otro dato deter- 
minante de un barniz. La temperatura y el tiempo 
de secado varía ampliamente según sea el tipo de 
barniz considerado, por lo que en este apartado 
nos limitaremos a dar cifras tope. 

Los barnices de secado al aire, para que pue- 
dan considerarse dentro de los límites de calidad 
debidos a la temperatura y velocidad del secado, 
deben hacerlo entre los 15 y 25* C, considerando 
que la humedad ambiente no es superior al 65 
por 100. En estas condiciones, el tiempo máximo 
de secado deberá ser de dos horas para los bar- 
nices que sólo están formados por resina y disol- 
vente; en los que llevan, además, aceite (barnices 
grasos) el tiempo de secado puede alcanzar un 
máximo de 16 horas. 

Para los barnices con secado a la estufa debe 
exigirse una temperatura de secado entre 110 y 
120* C, a la cual debe llegarse de una forma pro- 
gresiva. El tiempo de secado no deberá exceder 
de 10 horas. 

La comprobación del tiempo de secado se hace 
con el llamado péndulo de Persoz, que oscila so- 
bre bolas de acero apoyadas sobre una superficie 


ESQUEMA DE ESTUFA ATMOSFERICA 
DE BARNICES GRASOS 


PARA TRATAMIENTO 





E. Entrada de aire. — T. Termómetro. — P. Puerta (con aislamiento para evitar pér- 
dida de calor). — K. Carretilla para transportar los bobinajes. — A. Aislamiento de cor- 
cho. — X. Fosa con distribuidores de aire. — R. Válvula de regulación para salida del 
aire. — P”. Válvula de salida. — S. Separador. — M. Indicador de nivel. — V. Llave 
de salida. — r. Llave de vaciado. — C. Condensador. — Ll. Llave para aire nuevo. — 
V”. Ventilador. — At. Calentador o termo del aire. — t. Conducción del aire con aisla- 


miento calorífico. — t'. Termómetro. — Ch. Salida del aire caliente al exterior. 


de acero pulido y barnizada con el producto a en- 
sayar. Esta superficie se halrá secado durante el 
tiempo y bajo las condiciones dictadas por el fa- 
bricante, Las oscilaciones del péndulo deberán ser 
iguales para todas aquellas muestras cuyo tiempo 
de secado se diga que debe ser igual. 


IMPUREZAS FÍSICAS 


Un buen barniz estará exento de toda partícu- 
la sólida capaz de proporcionar un mal acabado 
e incluso de motivar averías eléctricas en los ais- 
lamientos. 

Para comprobar la posible existencia de impu- 
rezas en un barniz, se hace pasar una muestra 
(generalmente se toman 250 cm*) por un tamiz 
formado por alambres de 0'04 mm de diámetro, 
cuyas mallas están separadas 0'063 mm (separa- 
ción entre alambres paralelos). 

Antes de extraer de su recipiente el barniz a 
comprobar, debe agitarse concienzudamente para 
que el depósito de posibles impurezas pueda dar 
una calidad media y representativa. 

Una vez el barniz haya pasado a través del 
tamiz, se hace pasar un disolvente apropiado que 


Péndulo de Persoz. 
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disuelva el que haya quedado retenido por la ma- 
lla, extremo que se comprueba cuando no sale co- 
loreado el disolvente. Todo lo que después de esta 
operación retenga el tamiz, serán impurezas. 


CONTENIDO DE AGUA 


Los barnices grasos estarán totalmente exentos 
de agua. 

Para comprobar si un barniz contiene agua, se 
toma una muestra del recipiente, previamente agi- 
tado, de unos 500 cm* aproximadamente, y se des- 
tila con una cantidad igual de un líquido llamado 
xilol. Si existe agua en la mezcla, se produce una 
separación apreciable a simple vista entre ambos 
líquidos, debido a que el producto destilado y el 
agua no son mezclables o miscibles. 


ACIDEZ Y ALCALINIDAD 


La acidez y la alcalinidad de un barniz no pue- 
den sobrepasar las que proporcionarían un 0'05 
por 100 de ácido clorhídrico o de hidróxido sódi- 
co, respectivamente, añadidos a la mezcla resina- 
disolvente. 

Para poner de manifiesto el posible carácter 
ácido o básico (un álcali es una base, químicamen- 
te hablando), basta con agitar una muestra del 
barniz con doble cantidad de agua, separar luego 
dicha agua del barniz y ver si presenta coloración 
al tornasol. 

El tornasol es un colorante orgánico que se 
colorea en rojo o azul en contacto con un ácido 
o una base, respectivamente. Si el agua se enroje- 
ce es que el barniz tiene caracter ácido. Si, por lo 
contrario, el agua adquiere coloración azul, será 
evidente señal de que el barniz tiene una cierta 
alcalinidad. 

En el caso concreto de los hilos de cobre es- 
maltados, es evidente que el barniz no deberá ata- 
car el cable; un mal barniz demasiado ácido dará 
una coloración verdosa al cobre que se delatará 
por transparencia. 


ACTIVIDAD MUTUA CON ACEITE 
PARA TRANSFORMADORES 


Es importantísimo que los barnices destina- 
dos a cubrir los hilos de los devanados de los 
transformadores inmersos en baño de aceite no 
ejerzan acción alguna en el aceite, ni éste sobre 
aquéllos, 

La comprobación de esta propiedad es muy 
directa. 

Se disponen dos recipientes con aceite de trans- 
formador y en uno de ellos se sumerge una mues- 
tra del hilo esmaltado que deba emplearse en los 
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Malla para la retención de impurezas en el ensa- 
yo de barnices. (Ampliado 100 veces.) 


devanados. Ambos recipientes se mantienen du- 
rante 48 horas a la temperatura de 100-105. 

Después de este período de tiempo no debe 
haber ninguna diferencia entre el hilo barnizado 
sumergido y el mismo hilo sin sumergir, así como 
entre el aceite que ha recibido el hilo barnizado 
y el que no lo ha recibido, 


TENSIÓN DE PERFORACIÓN 


La tensión necesaria para perforar una capa 
de barniz de una centésima de milímetro de espe- 
sor no debe ser inferior a las que se especifican 
en la tabla de la página 13, 

Estas tensiones de perforación están referidas 
a una temperatura de 20” C. Se comprende que al 
aumentar la temperatura disminuya la tensión ne- 
cesaria para perforar el aislante. 

Para proceder al ensayo del valor de la tensión 
de perforación de un barniz se disponen dos ba- 
rras metálicas que actúan de electrodos, entre las 
cuales se coloca una placa de cobre de 0'1 a 
0'15 mm de espesor, barnizada por inmersión has- 
ta conseguir en ambas caras un espesor de barniz 
de 0'05 mm. Este espesor se conoce utilizando un 
micrómetro de precisión. 

La presión que ejerzan los electrodos sobre la 
muestra no será superior a 1 Kg; su diámetro 
no excederá de 50 mm. 

Se aplica a los electrodos una tensión alterna 
creciente de 50 Hz hasta que se produzca la per- 
foración. Es convenjente repetir el ensayo unas 


diez veces y hallar luego un valor medio por su- 
ma aritmética: 





Tensión de perforación 
en voltios/centésima de mm. 


150 
500 
350 
750 


ELASTICIDAD Y FLEXIBILIDAD (ENVEJECIMIENTO) 


Las pruebas llamadas de envejecimiento de un 
barniz se realizan comprobando el grado de elas- 
ticidad y flexibilidad del producto seco. 

El ensayo se efectúa a partir de una lámina 
de cobre, recocida y enfriada lentamente para au- 
mentar su flexibilidad, cuyo espesor es de 0'25 mm 
y cuyas dimensiones son 150 X 50 mm. 

Esta plancha se barniza por una cara (la inte- 
rior en la flexión) con un espesor de barniz de 
0'15 mm, secado al aire o estufa. 

La plancha así preparada se dispone en un apa- 
rato especial, cuyo dibujo adjuntamos, que permi- 
te provocar flexiones de 180%, alrededor de un ci- 
lindro de 12 mm de diámetro si se trata de ensa- 
yar barnices grasos de secado al aire, y de 3 mm 
si los barnices son de secado a la estufa. 

Se estipula que el número de flexiones que 
debe resistir un barniz sin agrietarse debe ser: 

15 flexiones para barnices con secado al aire. 

20 flexiones para barnices con secado a la es- 

tufa. | 

Después de efectuar el número de flexiones exi- 
gidas se observa la superficie barnizada con una 
lupa para comprobar si hay o no grietas en el 
barniz. 


ACEITES AISLANTES 


Los aceites aislantes que se emplean actual- 
mente se extraen por destilación fraccionada del 
petróleo de diversas procedencias. 

En electricidad encontramos tres utilidades 


Pueden ensayarse tensiones de perforación en 
condiciones diversas (aire caliente, humedad, acei- 
tes, etc.) disponiendo la muestra en el interior de 
una cámara donde existan tales condiciones. 


TIPO DE BARNIZ 


Barniz de secado al aire (volátil) 
Barniz graso de secado al aire 
Barniz no graso de secado a estufa 


Barniz graso de secado a estufa 





Aparato para verificar el grado de envejecimiento 
de un barniz. 


fundamentales del aceite, en función de su poder 
aislante: 

a) PARA CABLES, como impregnador de los di- 
versos recubrimientos aislantes que puedan pro- 
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tegerlos. En este sentido los aceites deben ser quí- 
micamente neutros, incapaces de atacar el metal 
conductor o sus protecciones aislantes. Deben te- 
ner suficiente fluidez como para que la impregna- 
ción sea completa y deben poseer un alto poder 
dieléctrico, invariable ante cambios de tempera- 
tura y ante el envejecimiento del aceite. 


b) PARA INTERRUPTORES, como aislante de las 
partes metálicas que establecen los contactos en 
los interruptores para altas tensiones. En ellos es 
especialmente útil para eliminar el arco voltaico 
debido a la extracorriente de ruptura. 

Para esta aplicación, los aceites deben ofrecer 
gran resistencia a la formación del arco voltaico, 
gran pureza para evitar la formación de depósitos 
carbonosos y gases y suficiente fluidez para que 
su acción no presente diferencias ante los cam- 
bios de la temperatura ambiente. 

C) PARA TRANSFORMADORES. El aceite empleado 
en transformadores aísla los arrollamientos im- 
pidiendo la formación de arcos que destruirían 
los devanados; y además actúa de vehículo para 
que el calor que se produce por efecto Joule y 
por corrientes de Foucault pueda irradiarse al 
exterior. Es decir: el aceite en que quedan inmer- 


ENSAYO DE LOS ACEITES 


De forma similar a la descrita para los barni- 
ces, la calidad de un aceite, y por ende sus posi- 
bilidades de aplicación para determinadas fun- 
ciones, debe verificarse por medio de distintos 
ensayos. 

Los puntos clave a determinar en un aceite, y 
que fácilmente se deducen del apartado que pre- 
cede, son: 

Su punto de inflamación y de combustión. 


PRODUCTOS SUSTITUTIVOS DE LOS 


Los aceites sometidos a la acción de un arco 
eléctrico desprenden hidrógeno e hidrocarburos 
volátiles que forman mezclas detonantes en con- 
tacto con el aire. Éste es un peligro de explosión 
e incendio, que se ha intentado eliminar buscan- 
do productos aptos para sustituir al aceite, en sus 
aplicaciones eléctricas, que ofrezcan la garantía 
de ser antidetonantes. 

La búsqueda de estos sustitutivos obedece tam- 
bién al temor a las dificultades que puede repre- 
sentar una escasez de petróleo motivada por cual- 
quier causa anormal. 


Los principales productos sustitutivos de los 
aceites son: 
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sos los devanados y el núcleo del transformador 
actúa de aislante y de refrigerante, 

Para que un aceite pueda cumplir con estas 
funciones debe poseer una fluidez manifiesta, ca- 
paz de permitir las corrientes líquidas que, por 
convección, produce el calor que desprende el 
transformador. 

El aceite adecuado será el que, cumpliendo con 
la anterior propiedad, tampoco sea demasiado 
fluido para evaporarse con rapidez. 

El aceite para transformadores debe tener alta 
rigidez dieléctrica, capaz de proporcionar el ais- 
lamiento necesario a las bobinas durante el fun- 
cionamiento del aparato. Esta condición exige 
gran pureza y total ausencia de humedad. 

También debe tener un punto de congelación 
muy bajo para conservar su fluidez a bajas tem- 
peraturas. Debe tenerse en cuenta que cuando el 
punto de congelación disminuye, baja también el 
de inflamación, causa por la cual tampoco debere- 
mos exagerar esta propiedad para no caer en el 
defecto de obtener un aceite cuyo punto de infla- 
mación esté cerca de los 50”, temperatura de tra- 
bajo que fácilmente puede alcanzar el transfor- 
mador., 


Su viscosidad, que a 50% C no debe sobrepasar 
2'5 poises. 

La temperatura de congelación y de fusión. Se 
acepta como buena cuando no rebasa los —5* C. 

El grado de humedad, que debe ser práctica- 
mente nulo. La deshidratación de un aceite puede 
llevarse a cabo por sistemas químicos o físicos. 

Su poder aislante, que se determina con un 
ensayo análogo al descrito para los barnices, 


ACEITES 


Cloruros de naftaleno. 
Cloruros de difenilo. 

Pirazoles. 

Alcolina. 

Naftalinas cloradas o aubanitas. 


Los dos primeros productos son poco usados, 
debido a que el primero desprende cloro (gas alta- 
mente nocivo) y a que el segundo tiene un punto 
de congelación muy elevado; cinco grados. 

El pirazol se utiliza en los transformadores en 
que es obligatoria la condición de eliminar total- 
mente el peligro de una detonación o de una com- 
bustión. Tal es el caso de los transformadores 
para minas y salas de espectáculos, por ejemplo. 


En este caso, el transformador debe ser de 
construcción especial, puesto que el pirazol ataca 
algunos de los materiales empleados para los 
transformadores normales. Esto quiere decir que 
nunca podrá sustituirse el aceite de un transfor- 
mador normal por el pirazol. 


La alcolina y naftalinas cloradas son buenos 
sustitutivos del aceite aislante, y ambos productos 
ofrecen más ventajas como sustancias impregna- 
doras. Su uso queda sólo restringido por la poca 
disponibilidad del mercado, y en consecuencia por 
su elevado precio. 
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_ FICHAS 
TECNICAS 


MAQUINAS ELECTRICAS 


LEYENDA SIMBOLO ESQUEMA 


UNIPOLAR BIPOLAR 





: ELECTRICIDAD 
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Transformadores con arrolla- 
mientos separados. 


Transformadores en conexión 
diferencial. 
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Transformador monofásico, 
1000 KVA, 16*/, p.p.s. 1000 
6000/400 V. 
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Transformador monofásico con 
conductor neutro, 1000 KVA, 


162/, p.p.s. 6000/400 Y. 16 
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15000 15000 


Transformador bifásico conexión 
encadenada, abierto, 100 KVA, 
50 p.p.s. 15000/231 V. 
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Transformador trifásico. Grupo 
conexión C, con borne neutro, 
50 KVA. 50 p.p.s. 15000/400 V. 
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FICHAS 
TECNICAS 


eS ELECTRICIDAD 


MAQUINAS ELECTRICAS 1 


LEYENDA 


Transformador trifásico cone- 
xión 4 1000 KVA. 15000/400V. 
50 p.p.s. 


Transformador monofásico en 
conexión diferencial 2000 KVA. 
50 p.p.s. 6000/5000 Y, 


Transformador trifásico en co- 
nexión diferencial. Conexión Y 
1000 KVA. 50 p.p.s. 
6000/5000 V. 


Transformador regulable. a) re- 
gulador de inducción. b) regu- 
lador escalonado. 


Transformador monofásico. Un 
poco puesto a tierra. 100 KVA. 
50 p.p.s. 6000/1000000 V. 


Transformador trifásico grupo 
conexión C:z. 6000 KVA. 
50 p.p.s. 6000/15000 V. 


SIMBOLO 


UNIPOLAR 


400 


S 


BIPOLAR 


DA 


6000 


ESQUEMA 


15000 


1000 
50 
5000 
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MAQUINAS ELECTRICAS Hi 





LEYENDA SIMBOLO ESQUEMA 


UNIPOLAR BIPOLAR 


Transformador regulable en co- 

nexión diferencial. a) regulador 

de inducción, b) transformador 
escalonado. 


Transformador monofásico con 
tres arrollamientos. 


Transformador trifásico con tres EX» 
arrollamientos en conexión es- 
trella. 


Bobina de reactancia trifásica re- 

gulable: a) para regulación pro- 

gresiva. b) para regulación es- 
calonada. 


MULTIPOLAR 


Generador en general. 


Motor en general. 


22 - Electricidad 1Y 
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MAQUINAS ELECTRICAS 1V 





LEYENDA | SIMBOLO | ESQUEMA 


UNIPOLAR MULTIPOLAR 


| 
Motor y generador en general. 


Generador o motor de corrien- 
te continua en general. 

| 

| 


Motor de corriente alterna en 
general. 


Generador de c.c. en serie, 


Generador de c.c..en derivación. 


Generador con excitación com- | € 
puesta de:c.c. | 
| 
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FICHAS 
TECNICAS 


MAQUINAS ELECTRICAS 





LEYENDA | SIMBOLO | ESQUEMA 


UNIPOLAR MULTIPOLAR 


Igual que 
Generador con divisor de tensión. 


el unipolar 


Motor de colector de c.a. en | 
general, | 


Motor monofásico en serie. o 





Alternador sincrónico 
monotásico. 


Alternador sincrónico 
trifásico. 


Alternador sincrónico trifásico 
conectado en triángulo, 
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Alternador sincrónico trifásico 
conectado en estrella. 


Alternador sincrónico trifásico 
con borne neutro. 


Motor asincrónico monofásico 
con inducido de anillos colec- 
tores, | 


Motor asincrónico bifásico con 
inducido de anillos colectores. 


Motor asincrónico trifásico con 
inducido de anillos colectores. 


Motor asincrónico trifásico con 
inducido en cortocircuito. 
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Dos máquinas acopladas. el unipolar 


Alternador sincrónico con exci- 
tatriz acoplada. 


Motor asincrónico trifásico con 

inducido de anillos colectores, 

acoplado con un generador de 
corriente continua. 


Conmutatriz trifásica-continua 
de tres fasa:. 


1O, 


Conmutatriz trifásica-continua 
hexafásica. 


O 


Rectificador : 
a) en general. 
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TA eee 
teorico-practica 


Como complemento de la enseñanza propiamente 
eléctrica, este Método comprende una serie de 
materias de vital importancia para la formación 
del técnico en electricidad. Gracias a ello, permite 
capacitarse como técnico completo, de modo que 
sea capaz de planear y resolver la instalación 
eléctrica de una vivienda, así como reparar un 
aparato electrodoméstico o localizar cualquier ave- 
ría en la parte eléctrica de un automóvil, 

Estas materias se han agrupado en cinco apéndi- 
ces repartidos a lo largo del Método, en forma de 
series de lecciones sobre temas concretos: Apén- 
dice I-Taller Mecánico; Apéndice 1I- Conoci- 
miento de Materiales; Apéndice TIT - Fichas Téc- 
nicas; Apéndice IV - Electrometria; Apéndice V - 
Soluciones-tipo, 

La serie Taller Mecánico facilita al lector estu- 
dioso una idea perfecta de las características y 
posibilidades de todas las máquinas y herramien- 
tas que pueden necesitarse en un proceso de fabri- 
cación o reparación de las distintas piezas que 
forman parte de un aparato o máquina eléctrica, 
Este conocimiento de causa permite discutir con 
los expertos mecánicos en debida forma; comen- 
tar, rectificar, decidir, en una palabra, lo que con- 
viene o no en un trabajo. 

La serie Conocimiento de Materiales es una ayuda 
extra para el experto en Electricidad. El profe- 
sional necesita conocer las posibilidades de cada 
uno de los materiales que emplea en su labor; esta 
serie de lecciones le proporciona ese conocimien- 
to y le permite usar cada uno de ellos en el lugar 
adecuado y en las mejores condiciones de rendi- 
miento y utilidad, 

La serie Fichas Técnicas es un elemento de con- 
sulta de primer orden. Contienen una serie de da- 
tos técnicos que suelen consultarse con frecuen- 
cia y que dificilmente se encuentran a mano en 
un taller ordinario, Constituyen una herramienta 
de trabajo práctica y útil, 

La serie Electrometría aporta los datos indispen- 
sables para cálculos, medidas y referencias de 
utilidad durante la labor previa a realizar cuando 
se inicia el estudio de algún proyecto. 
Finalmente, el apéndice correspondiente a la se- 
rie Soluciones-tipo aporta al técnico en Electrici- 
dad el fruto de la experiencia de auténticos ex- 
pertos conocedores de los problemas prácticos de 
la profesión. La labor diaria demuestra que el pro- 
fesional se enfrenta frecuentemente con problemas 
que se repiten una y otra vez... Disponer de an- 
temano de la solución ahorra tiempo y esfuerzos, 
evita toda posibilidad de error e incrementa la 
productividad del operador, En definitiva, permite 
un mayor crédito y una sensación de seguridad en 
el profesional, 

El Método, en su conjunto, es una garantía de 
eficacia. Pensado por expertos que han palpado las 
realidades de cada día en el taller, es fruto de la 
experiencia y el conocimiento de la técnica... y 
del hombre. 





Con este Método aspiramos a proporcionar una verdadera carrera gracias a la cual sea posible situarse brillantemente 
en la vida como técnico en electricidad, capaz de ocupar un lugar destacado en cualquier nivel profesional que se elija. 
Este Método proporciona a la persona interesada una metodología que aporta conocimientos sólidos y completos 
sobre su profesión. El Plan de Estudios cubre una verdadera necesidad en el campo de la enseñanza de la Electri- 
cidad. Abarca una serie de disciplinas a cuál más importante dentro del campo profesional y técnico, permitiendo 
enfrentarse con éxito con todos los problemas profesionales: Electrotecnia, instalaciones, prácticas; oficina técnica, elec- 
trometria, taller mecánico; matemáticas, geometría; conocimiento de materiales... 


A través de una metodología tan amplia y completa, es posible adquirir unos conocimientos suficientemente des- 
arrollados sobre cada especialidad y de ese modo abordar todos los problemas que se presentan en la profesión, 


Gracias a la orientación dada al método, éste facilita los medios para adquirir todos los conocimientos que necesita 
un técnico en electricidad completo: Instalaciones eléctricas; tracción; producción de energia eléctrica, transfor- 
mación y transporte; líneas de alta y baja tensión; telecomunicación; refrigeración; luminotecnia; aparatos electro- 
domésticos ; electricidad del automóvil... 


En su conjunto, este Método responde a una orientación didáctica de última hora, Tanto su contenido como su ex- 
posición y desarrollo son lo último en materia de enseñanza. Todo lo que se puede explicar gráficamente halla su acla- 
ración en dibujos, viñetas, esquemas, imágenes en negro y color. Los autores, asimismo, se han esmerado en pro- 
porcionar al alumno un texto ameno, claro, directo, que haga fácilmente comprensibles todas las teorías, todos los 
problemas. La profusión de ilustraciones sumamente explícitas, la clara exposición de las teorías en feliz conjun- 
ción con su demostración gráfica y la posibilidad de experimentar por si mismo, convierten este Método en algo muy 
distinto a un libro de texto, Es una verdadera enciclopedia sobre electricidad que no tiene par en el mercado, 
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